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PREFACE 


This  publication,  which  is  part  of  the  series  prepared 
under  the  Decennial  Census  of  United  States  Climate  1960 
program,  presents  daily  temperature  and  heating  degree 
day  normals  based  on  the  1931-1960  record,  adjusted  to 
the  present  station  location.  The  stations  represented 
are  those  that  were  included  in  Tables  I  of  the  publica- 
tions in  the  series,  Climatography  of  the  United  States 
No.  81,  "Decennial  Census  of  United  States  Climate  - 
Monthly  Normals  of  Temperature,  Precipitation,  and 
Heating  Degree  Days". 


The  daily  temperature  normals  presented  in  these  tables  are 
not  simple  means  of  the  observed  daily  values.  They  were 
estimated  from  the  less  variable  monthly  normals  by  the 
Gaussian  harmonic  interpolation  formula.  The  procedure 
was  to  regard  the  monthly  normals,  which  had  been  pre- 
viously calculated,  as  the  daily  values  for  the  15th  or  16th 
of  the  month,  except  for  the  months  in  which  the  annual 
maximum  or  minimum  temperatures  occurred.  For  those 
months,  the  monthly  normal  had  to  be  assigned  as  the 
daily  value  for  two  days,  once  before  and  once  after  the 
date  of  the  extreme  value.  The  maximum  and  minimum 
values  were  therefore  calculated  first  by  a  separate  for- 
mula, and  then  these  were  combined  with  the  monthly 
normals  for  the  other  ten  months  as  the  input  values  in 
the  Gaussian  harmonic  interpolation  formula.  The  values 
for  the  other  days  were  then  calculated  by  this  formula. 
This  process  was  applied  separately  to  maximum  and 
minimum  temperatures,  the  normal  average  daily  tem- 
perature being  obtained  by  averaging  the  normal  daily 
maximum  and  minimum  temperatures. 

Daily  heating  degree  day  normals  were  calculated  by  an 
extension  of  the  method  described  by  H.  C.  S.  Thorn  in 
"The  Rational  Relationship  Between  Heating  Degree  Days 
and  Temperature",  in  Monthly  Weather  Review,  Vol.  82, 
No.  1,  January  1954.  In  the  formula,  the  daily  values 
for  the  term  }/NSL  were  obtained  from  harmonic  analyses 
of  mid-monthly  )/NSL  values. 


All  temperature  units  are  in  degrees  F.  Heating  degree 
day  normals  are  computed  from  the  standard  base  of  65° 
F.  No  normal  values  for  February  29  are  included  here; 
in  common  practice  the  normals  for  February  28  are  used 
for  the  29th  in  each  leap  year. 

Additional  information  about  the  climate  of  the  cities  list- 
ed in  this  publication  may  be  found  in  the  following  series 
of  publications  of  the  United  States  Department  of  Com- 
merce, Weather  Bureau,  for  sale  by  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.   C. 


1.  Climatography  of  the  United  States  No.  81,  "De- 
cennial Census  of  United  States  Climate  -  Month- 
ly Normals  of  Temperature,  Precipitation,  and 
Heating  Degree  Days".     Issued  by  states. 

2.  Climatography  of  the  United  States  No.  82,  "De- 
cennial Census  of  United  States  Climate  -  Summary 
of  Hourly  Observations".  Issued  for  individual 
cities. 

3.  Climatography  of  the  United  States  No.  83,  "De- 
cennial Census  of  United  States  Climate  -  Heating 
Degree  Day  Normals".  Issued  by  states.  (In  pre- 
aration.  ) 

4.  Climatography  of  the  United  States  No.  85,  "De- 
cennial Census  of  United  States  Climate  -  Monthly 
Averages  for  State  Climatic  Divisions,  1931-1960". 
Issued  by  states.     (In  preparation.  ) 

5.  Climatography  of  the  United  States  No.  60,  "Cli- 
mates of  the  States  '.     Issued  by  states. 

6.  Local  Climatological  Data,  Annual  Issues,  for  in- 
dividual cities. 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 
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62 

51 

57 

9 

48 

40 

44 

21 

39 

31 

35 

30 

U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 


BARROW,  ALASKA 

Airport  Station 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

-  7 

-21 

-14 

79 

-12 

-24 

-18 

83 

-11 

-24 

-18 

82 

-  2 

-16 

-  9 

74 

17 

4 

11 

55 

30 

23 

27 

39 

2 

-  7 

-21 

-14 

79 

-12 

-24 

-18 

83 

-11 

-23 

-17 

82 

-  1 

-16 

-  9 

74 

18 

5 

12 

54 

31 

24 

28 

38 

3 

-  7 

-21 

-14 

79 

-12 

-24 

-18 

83 

-11 

-23 

-17 

82 

0 

-15 

-  8 

73 

18 

5 

12 

54 

31 

24 

28 

38 

4 

-  7 

-22 

-15 

79 

-12 

-25 

-19 

83 

-11 

-23 

-17 

82 

0 

-15 

-  8 

72 

18 

6 

12 

53 

32 

25 

29 

37 

5 

-  7 

-22 

-15 

79 

-12 

-25 

-19 

84 

-11 

-23 

-17 

82 

1 

-14 

-  7 

72 

19 

7 

13 

52 

32 

25 

29 

37 

6 

-  8 

-22 

-15 

80 

-12 

-25 

-19 

84 

-11 

-23 

-17 

82 
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-14 

-  7 

71 
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7 

13 

52 

33 

26 

30 

36 
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-  8 
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-15 

80 

-13 

-25 

-19 

84 

-10 

-23 

-17 

82 
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-13 

-  6 

71 

20 

8 

14 

51 

33 

26 

30 

35 

8 

-  8 

-22 

-15 

80 

-13 

-25 

-19 

84 

-10 
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-17 

82 
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-  5 

70 

20 

9 

15 

50 

34 
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34 
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-13 
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Feb.  29 
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28 

-  4 

-18 

-11 

76 

16 

3 

10 

56 

29 

21 

25 

40 

43 

32 

38 

27 

30 

-12 

-24 

-18 

83 

gap10  ac 

Feb. 

-  3 

-17 

-10 

75 

16 

3 

10 

56 

29 

21 

25 

40 

43 

32 

38 

27 

31 

-12 

-24 

-18 

83 

-  3 

-17 

-10 

75 

30 

22 

26 

39 

JULY 
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DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 
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TEMPERATURE 
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MIN 
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MIN 
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MIN 

AVG 

DAY 

1 

44 

32 

38 

27 
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34 
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26 
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13 
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73 
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35 
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27 
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59 
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35 

30 
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20 

24 
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-  3 
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-  9 

74 
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39 
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34 

39 

26 
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14 
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27 
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26 

29 

35 

20 

10 

15 
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-  9 

-  3 

67 
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77 

20 

45 

34 

40 

26 

42 

33 

38 

27 

32 

26 

29 

36 

20 
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77 
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45 

34 

40 

26 

42 

33 

38 

27 

32 

26 

29 

36 

19 

9 

14 
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2 

-10 

-  4 

68 

-  6 

-19 

-13 

77 

22 

45 

34 

40 

26 

42 

33 

38 

28 

31 

25 

28 

36 

19 

8 

14 

52 

2 

-10 

-  4 

69 

-  6 

—  i  9 

-13 

78 

23 

45 

34 

40 

26 

42 

33 

38 

28 

31 

25 

28 

37 

18 

7 

13 

52 

1 

-10 

-  5 

69 

-  6 

-19 

-13 

78 

24 

45 

34 

40 

25 

42 

32 

37 

28 

30 

25 

28 

37 

18 

6 

12 

53 

1 

-11 

-  5 

70 

-  6 

-20 

-13 

78 

25 

45 

34 

40 

25 

41 

32 

37 

28 

30 

24 

27 

38 

17 

6 

12 

54 

0 

-11 

-  6 

70 

-  6 

-20 

-13 

78 

26 

45 

34 

40 

25 

41 

32 

37 

28 

30 

24 

27 

38 

17 

5 

11 

54 

0 

-1  1 

-  6 

71 
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-13 

78 

27 

45 

34 

40 

25 

41 

32 

37 

29 

29 

23 

26 

39 

16 

5 

11 

55 

-  1 

-12 

-  7 

71 

-  6 

-20 

-13 

78 

28 

45 

34 

40 

25 

41 

32 

37 

29 

29 

23 

26 

39 

16 

4 

10 

55 

-  1 

-12 

-  7 

72 

-  7 

-20 

-14 

78 

29 

45 

34 

40 

25 

40 

31 

36 

29 

28 

22 

25 

40 

15 

3 

9 

56 

-  1 

-13 

-  7 

72 

-  7 

-21 

-14 

79 

30 

45 

34 

40 

26 

40 

31 

36 

30 

28 

22 

25 

40 

15 

3 

9 

56 

-  2 

-13 

-  8 

73 

-  7 

-21 

-14 

79 

31 

45 

34 

40 

26 

40 

31 

36 

30 

14 

2 

8 

57 

-  7 
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-14 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

BARTER  ISLAND,  ALASKA 

Airport  Station 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

-  7 

-21 

-14 

79 

-13 

-26 

-20 

84 

-12 

-25 

-19 

84 

-  1 

-17 

-  9 

74 

19 

6 

13 

53 

33 

24 

29  37 

2 

-  7 

-21 

-14 

79 

-13 
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-20 

84 

-12 

-25 

-19 

84 

0 
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74 

19 
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13 

52 

33 

24 

29  37 
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79 
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85 
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-19 

83 
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-16 

-  8 

73 
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8 

14 

51 

34 

25 

30  36 

4 

-  7 

-22 

-15 

80 

-13 

-26 

-20 

85 

-11 

-25 

-18 

83 
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-16 

-  8 

72 

20 

8 

14 

50 

34 

25 

30  36 

5 

-  8 
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-15 

80 

-13 
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6 
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-  6 

71 

21 

10 

16 

49 

35 

26 

31  35 

7 

-  8 

-22 

-15 

80 

-14 

-26 

-20 

85 

-11 

-24 

-18 

82 
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11 

-  5 

3  62 

27 

61 

47 

54 

11 

56 

45 

51 

14 

47 

33 

40 

25 

33 

20 

27 

39 

19 

4 

12 

54 

11 

-  5 

3  62 

28 

61 

47 

54 

1 1 

56 

44 

50 

15 

46 

33 

40 

25 

32 

20 

26 

39 

19 

3 

11 

54 

11 

-  5 

3  62 

29 

61 

47 

54 

11 

56 

44 

50 

15 

46 

32 

39 

26 

32 

19 

26 

40 

18 

2 

10 

55 

10 

-  5 

3  62 

30 

61 

47 

54 

11 

56 

44 

50 

15 

46 

32 

39 

26 

31 

19 

25 

40 

18 

2 

10 

55 

10 

-  5 

3  62 

31 

61 

47 

54 

11 

55 

44 

50 

15 

31 

19 

25 

40 

10 

-  5 

3  62 

U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

COLD  BAY,  ALASKA 

Cold  Bay  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

33 

23 

28 

37 

32 

23 

28 

37 

33 

24 

29 

37 

35 

25 

30 

35 

42 

32 

37 

28 

47 

37 

42 

23 

2 

33 

23 

28 

37 

32 

23 

28 

37 

33 

24 

29 

37 

35 

25 

30 

35 

42 

32 

37 

28 

48 

37 

43 

23 

3 

33 

23 

28 

37 

32 

23 

28 

37 

33 

24 

29 

37 

35 

25 

30 

35 

42 

32 

37 

28 

48 

38 

43 

22 

4 

33 

23 

28 

37 

32 

23 

28 

37 

33 

24 

29 

37 

36 

26 

31 

34 

43 

32 

38 

28 

48 

38 

43 

22 

5 

33 

23 

28 

37 

32 

23 

28 

37 

33 

24 

29 

37 

36 

26 

31 

34 

43 

32 

38 

28 

48 

38 

43 

22 

6 

33 

23 

28 

37 

32 

23 

28 

37 

33 

24 

29 

37 

36 

26 

31 

34 

43 

33 

38 

27 

48 

38 

43 

22 

7 

33 

23 

28 

37 

32 

23 

28 

37 

33 

24 

29 

36 

36 

26 

31 

34 

43 

33 

38 

27 

49 

38 

44 

21 

8 

33 

23 

28 

37 

32 

23 

28 

37 

33 

24 

29 

36 

36 

26 

31 

34 

43 

33 

38 

27 

49 

39 

44 

21 

9 

33 

23 

28 

37 

33 

23 

28 

37 

33 

24 

29 

36 

37 

27 

32 

33 

44 

33 

39 

27 

49 

39 

44 

21 

10 

33 

23 

28 

37 

33 

23 

28 

37 

33 

24 

29 

36 

37 

27 

32 

33 

44 

33 

39 

27 

49 

39 

44 

21 

11 

33 

23 

28 

37 

33 

23 

28 

37 

33 

24 

29 

36 

37 

27 

32 

33 

44 

33 

39 

26 

49 

39 

44 

21 

12 

33 

23 

28 

37 

33 

23 

28 

37 

33 

24 

29 

36 

37 

27 

32 

33 

44 

34 

39 

26 

50 

40 

45 

20 

13 

33 

23 

28 

37 

33 

23 

28 

37 

33 

24 

29 

36 

38 

28 

33 

32 

44 

34 

39 

26 

50 

40 

45 

20 

14 

33 

23 

28 

37 

33 

23 

28 

37 

33 

24 

29 

36 

38 

28 

33 

32 

44 

34 

39 

26 

50 

40 

45 

20 

15 

33 

23 

28 

37 

33 

2  3 

28 

37 

33 

2h 

29 

36 

38 

28 

33 

32 

44 

34 

39 

26 

50 

40 

45 

20 

16 

33 

23 

28 

37 

33 

23 

28 

37 

33 

24 

29 

36 

38 

28 

33 

32 

45 

34 

40 

25 

50 

41 

46 

19 

17 

33 

23 

28 

37 

33 

23 

28 

37 

34 

24 

29 

36 

39 

29 

34 

31 

45 

34 

40 

25 

51 

41 

46 

19 

18 

33 

23 

28 

37 

33 

23 

28 

37 

34 

24 

29 

36 

39 

29 

34 

31 

45 

35 

40 

25 

51 

41 

46 

19 

19 

33 

23 

28 

37 

33 

23 

28 

37 

34 

24 

29 

36 

39 

29 

34 

31 

45 

35 

40 

25 

51 

41 

46 

19 

20 

32 

23 

28 

37 

33 

23 

28 

37 

34 

24 

29 

36 

39 

29 

34 

31 

45 

35 

40 

25 

51 

41 

46 

19 

21 

32 

23 

28 

37 

33 

24 

29 

37 

34 

24 

29 

36 

40 

30 

35 

30 

45 

35 

40 

25 

51 

42 

47 

19 

22 

32 

23 

28 

37 

33 

24 

29 

37 

34 

24 

29 

36 

40 

30 

35 

30 

46 

35 

41 

24 

52 

42 

47 

18 

23 

32 

23 

28 

38 

33 

24 

29 

37 

34 

24 

29 

36 

40 

30 

35 

30 

46 

35 

41 

24 

52 

42 

47 

18 

24 

32 

23 

28 

38 

33 

24 

29 

37 

34 

24 

29 

36 

40 

30 

35 

30 

46 

36 

41 

24 

52 

42 

47 

18 

25 

32 

23 

28 

38 

33 

24 

29 

37 

34 

24 

29 

36 

41 

30 

36 

29 

46 

36 

41 

24 

52 

42 

47 

18 

26 

32 

23 

28 

38 

33 

24 

29 

37 

34 

24 

29 

36 

41 

31 

36 

29 

46 

36 

41 

24 

52 

43 

48 

18 

27 

32 

23 

28 

38 

33 

24 

29 

37 

34 

24 

29 

36 

41 

31 

36 

29 

46 

36 

41 

24 

53 

43 

48 

17 

28 

32 

23 

28 

38 

33 

24 

29 

37 

34 

24 

29 

36 

41 

31 

36 

29 

47 

36 

42 

23 

53 

43 

48 

17 

29 

32 

23 

28 

37 

Feb.  29 

val 

ues 

34 

24 

29 

36 

42 

32 

37 

28 

47 

37 

42 

23 

53 

43 

■  48 

17 

30 

32 

23 

28 

37 

same  as 

Feb. 

28 

34 

24 

29 

36 

42 

32 

37 

28 

47 

37 

42 

23 

53 

43 

48 

17 

31 

32 

23 

28 

37 

34 

24 

29 

36 

47 

37 

42 

23 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

53 

43 

48 

17 

55 

46 

51 

14 

55 

46 

51 

15 

48 

38 

43 

22 

42 

33 

38 

28 

35 

26 

31 

35 

2 

53 

44 

49 

16 

55 

47 

51 

14 

55 

46 

51 

15 

48 

38 

43 

22 

42 

33 

38 

28 

35 

26 

31 

35 

3 

53 

44 

49 

16 

55 

47 

51 

14 

55 

46 

51 

15 

48 

38 

43 

22 

42 

33 

38 

28 

35 

26 

31 

35 

4 

53 

44 

49 

16 

55 

47 

51 

14 

55 

45 

50 

15 

47 

38 

43 

22 

41 

33 

37 

28 

34 

26 

30 

35 

E 

54 

44 

49 

16 

55 

47 

51 

14 

55 

45 

50 

15 

47 

37 

42 

23 

41 

33 

37 

28 

34 

26 

30 

35 

6 

54 

44 

49 

16 

55 

47 

51 

14 

55 

45 

50 

15 

47 

37 

42 

23 

41 

32 

37 

28 

34 

25 

30 

35 

7 

54 

44 

49 

16 

55 

47 

51 

14 

55 

45 

50 

15 

47 

37 

42 

23 

41 

32 

37 

28 

34 

25 

30 

35 

8 

54 

44 

49 

16 

56 

47 

52 

14 

54 

45 

50 

15 

46 

37 

42 

23 

40 

32 

36 

29 

34 

25 

30 

36 

9 

54 

44 

49 

16 

56 

47 

52 

14 

54 

44 

49 

16 

46 

36 

41 

24 

40 

32 

36 

29 

34 

25 

30 

36 

10 

54 

45 

50 

16 

56 

47 

52 

14 

54 

44 

49 

16 

46 

36 

41 

24 

40 

32 

36 

29 

34 

25 

30 

36 

11 

54 

45 

50 

16 

56 

47 

52 

14 

54 

44 

49 

16 

46 

36 

41 

24 

40 

31 

36 

29 

33 

25 

29 

36 

12 

54 

45 

50 

16 

56 

47 

52 

14 

54 

44 

49 

16 

45 

36 

41 

24 

39 

31 

35 

30 

33 

24 

29 

36 

13 

54 

45 

50 

16 

56 

47 

52 

14 

53 

43 

48 

17 

45 

36 

41 

25 

39 

31 

35 

30 

33 

24 

29 

36 

14 

54 

45 

50 

15 

56 

47 

52 

13 

53 

43 

48 

17 

45 

36 

41 

25 

39 

31 

35 

30 

33 

24 

29 

36 

15 

54 

45 

50 

15 

56 

47 

52 

13 

53 

43 

48 

17 

45 

36 

41 

25 

39 

30 

35 

30 

33 

24 

29 

36 

16 

54 

45 

50 

15 

56 

47 

52 

13 

53 

42 

48 

18 

45 

35 

40 

25 

39 

30 

35 

31 

33 

24 

29 

36 

17 

54 

45 

50 

15 

56 

47 

52 

13 

53 

42 

48 

18 

44 

35 

40 

25 

38 

30 

34 

31 

33 

24 

29 

36 

18 

54 

45 

50 

15 

56 

47 

52 

13 

52 

42 

47 

18 

44 

35 

40 

26 

38 

30 

34 

31 

33 

24 

29 

36 

19 

5  4 

45 

50 

15 

56 

47 

52 

13 

52 

42 

47 

18 

44 

35 

40 

26 

38 

29 

34 

31 

33 

23 

28 

37 

20 

55 

45 

50 

15 

56 

47 

52 

13 

52 

41 

47 

18 

44 

35 

40 

26 

38 

29 

34 

32 

33 

23 

28 

37 

21 

55 

45 

50 

15 

56 

47 

52 

13 

51 

41 

46 

19 

44 

35 

40 

26 

37 

29 

33 

32 

33 

23 

28 

37 

22 

55 

45 

50 

15 

56 

47 
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13 

51 

41 

46 

19 

43 

35 
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26 

37 

29 
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2^ 
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37 

24 
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15 

56 

47 
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14 

50 

40 

45 

20 

43 

34 

39 

26 

37 

28 

33 

33 

33 

23 

28 

37 

25 

55 

46 

51 

15 

56 

47 

52 

14 

50 

40 

45 

20 

43 

34 

39 

27 

36 

28 

32 

33 

33 

23 

28 

37 

26 

55 

46 

51 

15 

56 

47 

52 

14 

50 

40 

45 

20 

43 

34 

39 

27 

36 

28 

32 

33 

33 

23 

28 

37 

27 

55 

46 

51 

14 

56 

47 

52 

14 

50 

39 

45 

20 

42 

34 

38 

27 

36 

27 

32 

33 

33 

23 

28 

37 

28 

55 

46 

51 

14 

56 

47 

52 

14 

49 

39 

44 

21 

42 

34 

38 

27 

35 

27 

31 

34 

33 

23 

28 

37 

29 

55 

46 

51 

14 

56 

46 

51 

14 

49 

39 

44 

21 

42 

34 

38 

27 

35 

27 

31 

34 

33 

23 

28 

37 

30 

55 

46 

51 

14 

55 

46 

51 

14 

49 

38 

44 

21 

42 

34 

38 

27 

35 

26 

31 

34 

33 

23 

28 

37 

31 

55 

46 

51 

14 

55 

46 

51 

14 

42 

33 

38 

27 

33 

23 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bat*d  on  1931  •  1960  Data 

CORDOVA,  ALASKA 


Mile 

13  Airport 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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AVG 

DAY 

1 

32 

15 

24 

41 

33 

15 

24 

41 

37 

19 

28 

37 

41 

23 

32 

33 

48 

33 

41 

25 

56 

39 

48 

18 

2 

31 

15 

23 

42 

33 

15 

24 

41 

37 

19 

28 

37 

41 

23 

32 

33 

48 

33 

41 

25 

c6 

39 

48 

17 

3 

31 

15 

23 

42 

33 

16 

25 

40 

37 

19 

28 

37 

41 

24 

33 

33 

48 

33 

41 

24 

p6 

40 

48 

17 

4 

31 

15 

23 

42 

34 

16 

25 

40 

37 

19 

28 

37 

41 

24 

33 

32 

49 

33 

41 

24 

57 

40 

49 

17 

5 

31 

15 

23 

42 

34 

16 

25 

40 

37 

19 

28 

37 

42 

24 

33 

32 

49 

33 

41 

24 

57 

40 

49 

17 

6 

31 

15 

23 

42 

34 

16 

25 

40 

37 

19 

28 

37 

42 

25 

34 

32 

49 

34 

42 

23 

57 

40 

49 

16 

7 

31 

15 

23 

42 

34 

16 

25 

40 

37 

19 

28 

37 

42 

25 

34 

31 

49 

34 

42 

23 

57 

41 

49 

16 

8 

31 

15 

23 

42 

34 

16 

25 

40 

37 

19 

28 

37 

42 

26 

34 

31 

50 

34 

42 

23 

57 

41 

49 

16 

9 

31 

15 

23 

42 

34 

16 

25 

40 

38 

19 

29 

37 

43 

26 

35 

31 

50 

34 

42 

23 

58 

41 

50 

16 

10 

31 

14 

23 

43 

34 

17 

26 

39 

38 

19 

29 

37 

43 

26 

35 

30 

50 

34 

42 

23 

58 

41 

50 

16 

11 

31 

14 

23 

43 

35 

17 

26 

39 

38 

19 

29 

37 

43 

27 

35 

30 

50 

35 

43 

22 

58 

41 

50 

15 

12 

31 

14 

23 

43 

35 

17 

26 

39 

38 

19 

29 

36 

43 

27 

35 

30 

50 

35 

43 

22 

58 

42 

50 

15 

13 

31 

14 

23 

43 

35 

17 

26 

39 

38 

19 

29 

36 

44 

27 

36 

29 

51 

35 

43 

22 

58 

42 

50 

15 

14 

31 

14 

23 

43 

35 

17 

26 

39 

38 

19 

29 

36 

44 

28 

36 

29 

51 

35 

43 

22 

58 

42 

50 

15 

15 

32 

14 

23 

42 

35 

17 

26 

39 

38 

19 

29 

36 

44 

28 

36 

29 

51 

35 

43 

22 

58 

42 

50 

14 

16 

32 

14 

23 

42 

35 

17 

26 

39 

38 

20 

29 

36 

44 

28 

36 

28 

52 

35 

44 

21 

59 

43 

51 

14 

17 

32 

14 

23 

42 

36 

17 

27 

38 

38 

20 

29 

36 

45 

29 

37 

28 

52 

36 

44 

21 

59 

43 

51 

14 

18 

32 

14 

23 

42 

36 

18 

27 

38 

38 

20 

29 

36 

45 

29 

37 

28 

52 

36 

44 

21 

59 

43 

51 

14 

19 

32 

14 

23 

42 

36 

18 

27 

38 

38 

20 

29 

36 

45 

30 

38 

28 

52 

36 

44 

21 

59 

43 

51 

14 

20 

32 

14 

23 

42 

36 

18 

27 

38 

38 

20 

29 

36 

45 

30 

38 

27 

53 

36 

45 

20 

59 

43 

51 

14 

21 

32 

14 

23 

42 

36 

18 

27 

38 

39 

20 

30 

36 

46 

30 

38 

27 

53 

37 

45 

20 

59 

44 

52 

14 

22 

32 

14 

23 

42 

36 

18 

27 

38 

39 

20 

30 

35 

46 

30 

38 

27 

53 

37 

45 

20 

59 

44 

52 

14 

23 

32 

14 

23 

42 

36 

18 

27 

38 

39 

20 

30 

35 

46 

31 

39 

27 

54 

37 

46 

20 

59 

44 

52 

14 

24 

32 

14 

23 

42 

37 

18 

28 

37 

39 

21 

30 

35 

46 

31 

39 

26 

54 

37 

46 

19 

59 

44 

52 

14 

25 

32 

15 

24 

41 

37 

18 

28 

37 

39 

21 

30 

35 

46 

31 

39 

26 

54 

37 

46 

19 

59 

44 

52 

13 

26 

32 

15 

24 

41 

37 

18 

28 

37 

39 

21 

30 

35 

47 

31 

39 

26 

54 

38 

46 

19 

59 

44 

52 

13 

27 

32 

15 

24 

41 

37 

19 

28 

37 

39 

21 

30 

35 

47 

32 

40 

26 

55 

38 

47 

19 

59 

45 

52 

13 

28 

32 

15 

24 

41 

37 

19 

28 

37 

40 

21 

31 

34 

47 

32 

40 

25 

55 

38 

47 

19 

59 

45 

52 

13 

29 

32 

15 

24 

41 

Feb 

?q 

val 

40 

22 

31 

34 

47 

32 

40 

25 

55 

38 

47 

18 

59 

45 

52 

13 

30 

33 

15 

24 

41 

same  as 

Feb. 

28 

40 

22 

31 

34 

48 

33 

41 

25 

55 

39 

47 

18 

59 

45 

52 

13 

31 

33 

15 

24 

41 

40 

22 

31 

34 

56 

39 

48 

18 

JUL> 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

59 

45 

52 

13 

61 

46 

54 

11 

59 

42 

51 

15 

52 

36 

44 

21 

43 

27 

35 

30 

35 

21 

28 

37 

2 

59 

45 

52 

13 

61 

46 

54 

11 

59 

42 

51 

15 

52 

36 

44 

21 

42 

27 

35 

30 

35 

21 

28 

37 

3 

59 

46 

53 

13 

61 

46 

54 

11 

58 

41 

50 

15 

52 

36 

44 

21 

42 

27 

35 

31 

34 

20 

27 

37 

4 

60 

46 

53 

13 

61 

46 

54 

11 

58 

41 

50 

15 

52 

35 

44 

21 

42 

26 

34 

31 

34 

20 

27 

38 

5 

60 

46 

53 

13 

61 

46 

54 

11 

58 

41 

50 

15 

51 

35 

43 

22 

41 

26 

34 

31 

34 

20 

27 

38 

6 

60 

46 

53 

12 

61 

45 

53 

12 

58 

41 

50 

16 

51 

35 

43 

22 

41 

26 

34 

32 

34 

20 

27 

38 

7 

60 

46 

53 

12 

61 

45 

53 

12 

58 

41 

50 

16 

51 

35 

43 

22 

41 

26 

34 

32 

34 

20 

27 

38 

8 

60 

46 

53 

12 

61 

45 

53 

12 

58 

41 

50 

16 

51 

34 

43 

22 

40 

25 

33 

32 

34 

19 

27 

38 

9 

60 

46 

53 

12 

61 

45 

53 

12 

57 

40 

49 

16 

50 

34 

42 

23 

40 

25 

33 

33 

34 

19 

27 

38 

10 

60 

46 

53 

12 

61 

45 

53 

12 

57 

40 

49 

16 

50 

34 

42 

23 

40 

25 

33 

33 

33 

19 

26 

39 

11 

60 

46 

53 

12 

61 

45 

53 

12 

57 

40 

49 

16 

50 

34 

42 

23 

40 

25 

33 

33 

33 

19 

26 

39 

12 

60 

46 

53 

12 

61 

45 

53 

12 

57 

40 

49 

17 

49 

33 

41 

23 

39 

24 

32 

33 

33 

19 

26 

39 

13 

60 

46 

53 

12 

61 

45 

53 

12 

57 

40 

49 

17 

49 

33 

41 

24 

39 

24 

32 

33 

33 

19 

26 

39 

14 

60 

46 

53 

12 

61 

45 

53 

12 

56 

39 

48 

17 

48 

33 

41 

24 

39 

24 

32 

34 

33 

19 

26 

39 

15 

60 

46 

53 

12 

61 

44 

53 

12 

56 

39 

48 

17 

48 

32 

40 

25 

39 

23 

31 

34 

33 

18 

26 

39 

16 

60 

46 

53 

12 

61 

44 

53 

12 

56 

39 

48 

17 

48 

32 

40 

25 

38 

23 

31 

34 

33 

18 

26 

39 

17 

60 

46 

53 

12 

61 

44 

53 

13 

56 

39 

48 

18 

47 

32 

40 

25 

38 

23 

31 

34 

33 

18 

26 

40 

18 

60 

46 

53 

12 

61 

44 

53 

13 

56 

39 

48 

18 

47 

31 

39 

26 

38 

23 

31 

35 

33 

18 

26 

40 

19 

60 

47 

54 

12 

61 

44 

53 

13 

55 

39 

47 

18 

47 

31 

39 

26 

37 

23 

30 

35 

32 

18 

25 

40 

20 

60 

47 

54 

12 

60 

44 

52 

13 

55 

38 

47 

18 

46 

31 

39 

27 

37 

22 

30 

35 

32 

17 

25 

40 

21 

61 

47 

54 

11 

60 

44 

52 

13 

55 

38 

47 

18 

46 

30 

38 

27 

37 

22 

30 

35 

32 

17 

25 

40 

22 

61 

47 

54 

11 

60 

43 

52 

13 

55 

38 

47 

19 

46 

30 

38 

27 

37 

22 

30 

36 

32 

17 

25 

40 

23 

61 

46 

54 

11 

60 

43 

52 

13 

55 

38 

47 

19 

45 

30 

38 

28 

36 

22 

29 

36 

32 

17 

25 

41 

24 

61 

46 

54 

11 

60 

43 

52 

14 

54 

37 

46 

19 

45 

30 

38 

28 

36 

22 

29 

36 

32 

17 

25 

41 

25 

61 

46 

54 

11 

60 

43 

52 

14 

54 

37 

46 

19 

45 

29 

37 

28 

36 

22 

29 

36 

32 

17 

25 

41 

26 

61 

46 

54 

11 

60 

43 

52 

14 

54 

37 

46 

20 

44 

29 

37 

29 

36 

21 

29 

36 

32 

16 

24 

41 

27 

61 

46 

54 

11 

60 

43 

52 

14 

54 

37 

46 

20 

44 

29 

37 

29 

36 

21 

29 

36 

32 

16 

24 

41 

28 

61 

46 

54 

11 

60 

42 

51 

14 

53 

37 

45 

20 

44 

28 

36 

29 

36 

21 

29 

37 

32 

16 

24 

41 

29 

61 

46 

54 

11 

59 

42 

51 

14 

53 

36 

45 

20 

43 

28 

36 

30 

35 

21 

28 

37 

32 

16 

24 

41 

30 

61 

46 

54 

11 

59 

42 

51 

14 

53 

36 

45 

20 

43 

28 

36 

30 

35 

21 

28 

37 

32 

16 

24 

41 

31 

61 

46 

54 

11 

59 

42 

51 

15 

43 

27 

35 

30 

32 

16 

24 

41 

11 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

FAIRBANKS,  ALASKA 

International  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX  MIN 

AVG 

DAY 

MAX  MIN  AVG 

DAY 

MAX  MIN  AVG 

DAY 

MAX 

*1IN  AVG  DAY 

1 

-  1 

-21 

-11 

76 

3 

-19 

-  8 

73 

17  - 

3 

62 

32 

4 

18 

47 

52 

28 

40 

25 

67 

42 

55  11 

2 

-  1 

-21 

-11 

76 

3 

-19 

-  8 

73 

17  - 

3 

62 

33 

5 

19 

46 

52 

29 

41 

25 

68 

42 

55  10 

3 

-  1 

-21 

-11 

76 

4 

-19 

-  8 

73 

18  - 

4 

62 

33 

6 

20 

45 

53 

29 

41 

24 

68 

43 

56  10 

4 

-  2 

-22 

-12 

76 

4 

-18 

-  7 

72 

18  - 

4 

61 

34 

7 

21 

45 

53 

30 

42 

24 

68 

43 

56  10 

5 

-  2 

-22 

-12 

77 

5 

-18 

-  7 

72 

19  - 

4 

61 

35 

8 

22 

44 

54 

30 

42 

23 

69 

43 

56  10 

6 

-  2 

-22 

-12 

77 

5 

-18 

-  7 

71 

19  - 

10 

5 

61 

35 

9 

22 

43 

54 

31 

43 

23 

69 

44 

57   9 

7 

-  2 

-22 

-12 

77 

6 

-17 

-  6 

71 

20  - 

to 

5 

60 

36 

9 

23 

42 

55 

31 

43 

22 

69 

44 

57   9 

8 

-  2 

-22 

-12 

77 

6 

-17 

-  6 

70 

20  - 

L0 

5 

60 

37 

10 

24 

42 

55 

32 

44 

22 

70 

44 

57   9 

9 

-  2 

-22 

-12 

77 

7 

-17 

-  5 

70 

20  - 

9 

6 

59 

38 

11 

25 

41 

56 

32 

44 

21 

70 

44 

57   9 

10 

-  2 

-22 

-12 

77 

7 

-17 

-  5 

69 

21  - 

9 

6 

59 

39 

12 

26 

40 

56 

33 

45 

21 

70 

45 

58   8 

11 

-  2 

-22 

-12 

77 

8 

-16 

-  4 

69 

21  - 

9 

6 

59 

39 

13 

26 

39 

57 

33 

45 

20 

71 

45 

58   8 

12 

-  2 

-22 

-12 

77 

8 

-16 

-  4 

69 

21  - 

8 

7 

58 

40 

14 

27 

38 

57 

34 

46 

20 

71 

45 

58   8 

13 

-  2 

-22 

-12 

77 

9 

-16 

-  4 

68 

22  - 

8 

7 

58 

40 

15 

28 

37 

58 

34 

46 

19 

71 

45 

58   8 

14 

-  2 

-22 

-12 

77 

9 

-15 

-  3 

68 

22  - 

7 

8 

57 

41 

16 

29 

36 

58 

34 

46 

19 

71 

46 

59   7 

15 

-  i 

-22 

-12 

77 

10 

-15 

-  3 

68 

23  - 

7 

8 

57 

42 

17 

30 

36 

59 

35 

47 

18 

72 

46 

59   7 

16 

-  i 

-22 

-12 

77 

10 

-15 

-  3 

67 

23  - 

6 

9 

56 

43 

17 

30 

35 

59 

35 

47 

17 

72 

46 

59   7 

17 

-  i 

-22 

-12 

77 

11 

-15 

-  2 

67 

24  - 

6 

9 

56 

44 

18 

31 

34 

60 

36 

48 

17 

72 

46 

59   7 

18 

-  i 

-22 

-12 

77 

11 

-14 

-  2 

66 

24  - 

5 

10 

55 

44 

19 

32 

33 

60 

36 

48 

16 

72 

47 

60   7 

19 

-    i 

-22 

-12 

76 

12 

-14 

-  1 

66 

25  - 

5 

10 

55 

45 

20 

33 

32 

61 

37 

49 

16 

72 

47 

60   6 

20 

-    i 

-21 

-11 

76' 

12 

-14 

-  1 

66 

25  - 

4 

11 

54 

45 

21 

33 

32 

61 

37 

49 

16 

72 

47 

60   6 

21 

-    i 

-21 

-11 

76 

13 

-14 

-  1 

65 

26  - 

4 

11 

54 

46 

22 

34 

31 

62 

37 

50 

15 

72 

47 

60   6 

22 

0 

-21 

-11 

76 

13 

-13 

0 

65 

26  - 

3 

12 

54 

46 

22 

34 

30 

62 

38 

50 

15 

72 

47 

60   6 

23 

0 

-21 

-11 

76 

14 

-13 

1 

65 

27  - 

3 

12 

53 

47 

23 

35 

29 

62 

38 

50 

14 

73 

47 

60   6 

24 

0 

-21 

-11 

75 

14 

-13 

1 

64 

27  - 

2 

13 

53 

48 

24 

36 

29 

63 

39 

51 

14 

73 

47 

60   6 

25 

0 

-21 

-11 

75 

15 

-12 

2 

64 

28  - 

2 

13 

52 

49 

24 

37 

28 

63 

39 

51 

14 

73 

47 

60   6 

26 

1 

-21 

-10 

75 

15 

-12 

2 

64 

28  - 

1 

14 

52 

49 

25 

37 

28 

64 

39 

52 

13 

73 

47 

60   6 

27 

1 

-20 

-10 

75 

16 

-12 

2 

63 

29 

0 

15 

51 

50 

26 

38 

27 

64 

40 

52 

13 

73 

48 

61   5 

28 

1 

-20 

-10 

75 

16 

-11 

3 

63 

29 

0 

15 

51 

50 

26 

38 

27 

65 

40 

53 

13 

73 

48 

61   5 

29 

30 
31 

1 

2 
2 

-20 
-20 
-20 

-10 

-  9 

-  9 

74 
74 
74 

Feb.  29 
same  as 

val 
Feb. 

ues 
28 

30 
30 
31 

1 
2 
3 

16 
16 
17 

50 
49 
48 

51 
51 

27 
28 

39 
40 

26 
26 

65 
66 
66 

40 
41 
41 

53 
54 
54 

12 
12 
12 

73 
73 

48 
48 

61   5 
61   5 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

XTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX  MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

73 

48 

61 

5 

70 

46 

58 

7 

59 

38 

49 

17 

46 

27 

37 

29 

23 

4 

14 

52 

6 

-13 

-  4  69 

2 

73 

48 

61 

5 

70 

46 

58 

7 

59 

38 

49 

17 

45 

26 

36 

30 

22 

3 

13 

53 

6 

-13 

-  4  69 

3 

73 

48 

61 

5 

69 

46 

58 

7 

59 

38 

49 

17 

45 

26 

36 

30 

21 

2 

12 

53 

5 

-14 

-  5  69 

4 

73 

48 

61 

5 

69 

46 

58 

7 

59 

37 

48 

17 

44 

25 

35 

31 

20 

2 

11 

54 

5 

-14 

-  5  70 

5 

72 

48 

60 

5 

69 

46 

58 

8 

58 

37 

48 

18 

44 

25 

35 

31 

19 

1 

10 

55 

5 

-14 

-  5  70 

6 

72 

48 

60 

5 

69 

46 

58 

8 

58 

37 

48 

18 

43 

24 

34 

31 

19 

0 

10 

56 

5 

-15 

-  5  70 

7 

72 

48 

60 

5 

68 

46 

57 

8 

57 

36 

47 

18 

42 

24 

33 

32 

18 

-  1 

9 

56 

4 

-15 

-  6  70 

8 

72 

48 

60 

5 

68 

46 

57 

8 

57 

36 

47 

19 

42 

24 

33 

32 

17 

-  1 

8 

57 

4 

-16 

-  6  71 

9 

72 

48 

60 

5 

68 

45 

57 

8 

57 

36 

47 

19 

41 

23 

32 

33 

17 

-  2 

8 

58 

4 

-16 

-  6  71 

10 

72 

48 

60 

5 

68 

45 

57 

9 

56 

35 

46 

19 

40 

22 

31 

34 

16 

-  3 

7 

58 

3 

-16 

-  7  71 

11 

72 

48 

60 

5 

67 

45 

56 

9 

56 

35 

46 

20 

40 

21 

31 

34 

16 

-  4 

6 

59 

3 

-16 

-  7  72 

12 

72 

48 

60 

5 

67 

45 

56 

9 

56 

35 

46 

20 

39 

21 

30 

35 

15 

-  5 

5 

60 

3 

-17 

-  7  72 

13 

72 

48 

60 

5 

66 

44 

55 

9 

55 

34 

45 

20 

38 

20 

29 

36 

14 

-  5 

5 

60 

3 

-17 

-  7  72 

14 

72 

48 

60 

5 

66 

44 

55 

10 

55 

34 

45 

21 

37 

19 

28 

37 

14 

-  6 

4 

61 

2 

-17 

-  8  72 

15 

7  2 

48 

60 

5 

66 

44 

55 

10 

54 

34 

44 

21 

37 

18 

28 

38 

13 

-  6 

4 

62 

2 

-18 

-  8  73 

16 

72 

48 

60 

5 

65 

43 

54 

10 

54 

33 

44 

21 

36 

17 

27 

38 

12 

-  7 

3 

62 

2 

-18 

-  8  73 

17 

72 

48 

60 

5 

65 

43 

54 

11 

54 

33 

44 

22 

35 

17 

26 

39 

12 

-  7 

3 

63 

2 

-18 

-  8  73 

18 

72 

48 

60 

5 

65 

43 

54 

11 

53 

33 

43 

22 

34 

16 

25 

40 

11 

-  7 

2 

63 

1 

-18 

-  9  73 

19 

72 

48 

60 

5 

64 

43 

54 

11 

53 

32 

43 

22 

33 

15 

24 

41 

11 

-  8 

2 

64 

1 

-19 

-  9  74 

20 

72 

47 

60 

6 

64 

42 

53 

12 

52 

32 

42 

23 

32 

14 

23 

41 

10 

-  8 

1 

64 

1 

-19 

-  9  74 

21 

71 

47 

59 

6 

64 

42 

53 

12 

52 

32 

42 

23 

32 

13 

23 

42 

10 

-  9 

1 

64 

1 

-19 

-  9  74 

22 

71 

47 

59 

6 

63 

42 

53 

12 

51 

31 

41 

23 

31 

13 

22 

43 

10 

-  9 

1 

65 

0 

-19 

-10  74 

23 

71 

47 

59 

6 

63 

41 

52 

13 

51 

31 

41 

24 

30 

12 

21 

44 

9 

-10 

-  1 

65 

0 

-19 

-10  75 

24 

71 

47 

59 

6 

63 

41 

52 

13 

50 

30 

40 

24 

29 

11 

20 

45 

9 

-10 

-  1 

66 

0 

-20 

-10  75 

25 

71 

47 

59 

6 

62 

41 

52 

13 

50 

30 

40 

25 

28 

10 

19 

46 

8 

-11 

-  2 

66 

0 

-20 

-10  75 

26 

71 

47 

59 

6 

62 

40 

51 

14 

49 

30 

40 

25 

28 

9 

19 

46 

8 

-11 

-  2 

67 

0 

-20 

-10  75 

27 

71 

47 

59 

6 

62 

40 

51 

14 

49 

29 

39 

26 

27 

9 

18 

47 

8 

-12 

-  2 

67 

0 

-20 

-10  75 

28 

70 

47 

59 

7 

61 

40 

51 

15 

48 

28 

38 

26 

26 

8 

17 

48 

7 

-12 

-  3 

67 

-  1 

-20 

-11  75 

29 

70 

47 

59 

7 

61 

39 

50 

15 

48 

28 

38 

27 

25 

7 

16 

49 

7 

-13 

-  3 

68 

-  1 

-21 

-11  76 

30 

70 

47 

59 

7 

60 

39 

50 

16 

47 

27 

37 

28 

24 

6 

15 

50 

7 

-13 

-  3 

68 

-  1 

-21 

-11  76 

31 

70 

47 

59 

7 

60 

39 

50 

16 

23 

5 

14 

51 

-  1 

-21 

-:i  76 

12    - 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bat«d  on  1931  •  1960  Data 

JUNEAU,  ALASKA 

Juneau  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

31 

21 

26 

39 

31 

20 

26 

40 

34 

23 

29 

37 

41 

27 

34 

31 

50 

35 

43 

23 

58 

41 

50 

15 

2 

30 

21 

26 

39 

31 

20 

26 

40 

34 

23 

29 

37 

41 

27 

34 

31 

50 

35 

43 

23 

59 

41 

50 

15 

3 

30 

21 

26 

39 

31 

20 

26 

39 

34 

23 

29 

37 

42 

27 

35 

31 

50 

35 

43 

23 

59 

41 

50 

15 

4 

30 

21 

26 

40 

31 

20 

26 

39 

34 

23 

29 

37 

42 

27 

35 

30 

50 

35 

43 

22 

59 

41 

50 

14 

5 

30 

21 

26 

40 

31 

21 

26 

39 

34 

23 

29 

37 

42 

27 

35 

30 

51 

36 

44 

22 

59 

42 

51 

14 

6 

30 

21 

26 

40 

31 

21 

26 

39 

34 

23 

29 

36 

43 

28 

36 

30 

51 

36 

44 

22 

60 

42 

51 

14 

7 

30 

21 

26 

40 

31 

21 

26 

39 

35 

23 

29 

36 

43 

28 

36 

29 

51 

36 

44 

22 

60 

42 

51 

14 

8 

30 

20 

25 

40 

31 

21 

26 

39 

35 

24 

30 

36 

43 

28 

36 

29 

51 

36 

44 

21 

60 

42 

51 

14 

9 

30 

20 

25 

40 

31 

21 

26 

39 

35 

24 

30 

36 

44 

28 

36 

29 

52 

36 

44 

21 

60 

42 

51 

14 

10 

30 

20 

25 

40 

31 

21 

26 

39 

35 

24 

30 

36 

44 

29 

37 

29 

52 

37 

45 

21 

60 

43 

52 

13 

11 

30 

20 

25 

40 

32 

21 

27 

39 

35 

24 

30 

35 

44 

29 

37 

28 

52 

37 

45 

21 

60 

43 

52 

13 

12 

30 

20 

25 

40 

32 

21 

27 

38 

35 

24 

30 

35 

45 

29 

37 

28 

52 

37 

45 

20 

61 

43 

52 

13 

13 

30 

20 

25 

40 

32 

21 

27 

38 

36 

24 

30 

35 

45 

30 

38 

28 

53 

37 

45 

20 

61 

43 

52 

13 

14 

30 

20 

25 

40 

32 

21 

27 

38 

36 

24 

30 

35 

45 

30 

38 

27 

53 

37 

45 

20 

61 

44 

53 

13 

15 

30 

20 

25 

40 

32 

21 

27 

38 

36 

24 

30 

35 

45 

30 

38 

27 

53 

37 

45 

19 

61 

44 

53 

13 

16 

30 

20 

25 

40 

32 

22 

27 

38 

36 

24 

30 

35 

46 

31 

39 

27 

54 

38 

46 

19 

61 

44 

53 

13 

17 

30 

20 

25 

40 

32 

22 

27 

38 

37 

24 

31 

34 

46 

31 

39 

27 

54 

38 

46 

19 

61 

44 

53 

12 

18 

30 

19 

25 

40 

32 

22 

27 

38 

37 

24 

31 

34 

46 

31 

39 

26 

54 

38 

46 

19 

61 

44 

53 

12 

19 

30 

19 

25 

40 

33 

22 

28 

38 

37 

25 

31 

34 

47 

31 

39 

26 

54 

38 

46 

18 

62 

45 

54 

12 

20 

30 

19 

25 

40 

33 

22 

28 

38 

37 

25 

31 

34 

47 

32 

40 

26 

55 

38 

47 

18 

62 

45 

54 

12 

21 

30 

19 

25 

40 

33 

22 

28 

38 

37 

25 

31 

34 

47 

32 

40 

26 

55 

39 

47 

18 

62 

45 

54 

12 

22 

30 

19 

25 

40 

33 

22 

28 

37 

38 

25 

32 

34 

47 

32 

40 

25 

55 

39 

47 

18 

62 

45 

54 

12 

23 

30 

19 

25 

40 

33 

22 

28 

37 

38 

25 

32 

34 

48 

33 

41 

25 

56 

39 

48 

18 

62 

45 

54 

12 

24 

30 

19 

25 

40 

33 

22 

28 

37 

38 

25 

32 

33 

48 

33 

41 

24 

56 

39 

48 

18 

62 

45 

54 

11 

25 

30 

20 

25 

40 

33 

22 

28 

37 

38 

25 

32 

33 

48 

33 

41 

24 

56 

39 

48 

17 

62 

46 

54 

11 

26 

30 

20 

25 

40 

33 

23 

28 

37 

39 

25 

32 

33 

48 

34 

41 

24 

56 

39 

48 

17 

62 

46 

54 

11 

27 

30 

20 

25 

40 

34 

23 

29 

37 

39 

25 

32 

33 

49 

34 

42 

24 

57 

40 

49 

17 

62 

46 

54 

11 

28 

30 

20 

25 

40 

34 

23 

29 

37 

39 

26 

33 

32 

49 

34 

42 

23 

57 

40 

49 

17 

62 

46 

54 

11 

29 

30 

20 

25 

40 

Feb 

9Q 

V3 1  ,a  a 

40 

26 

33 

32 

49 

34 

42 

23 

57 

40 

49 

16 

62 

46 

54 

11 

30 

30 

20 

25 

40 

ScUF°  a  a 

Feb. 

28 

40 

26 

33 

32 

49 

35 

42 

23 

58 

40 

49 

16 

62 

46 

54 

11 

31 

31 

20 

26 

40 

40 

26 

33 

32 

58 

40 

49 

16 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

62 

47 

55 

11 

63 

48 

56 

9 

59 

45 

52 

13 

51 

40 

46 

20 

42 

33 

38 

27 

35 

27 

31 

34 

2 

62 

47 

55 

11 

63 

48 

56 

9 

59 

44 

52 

13 

50 

40 

45 

20 

42 

32 

37 

28 

35 

26 

31 

34 

3 

62 

47 

55 

11 

63 

48 

56 

9 

58 

44 

51 

13 

50 

40 

45 

20 

42 

32 

37 

28 

35 

26 

31 

34 

4 

62 

47 

55 

11 

63 

48 

56 

10 

58 

44 

51 

14 

50 

40 

45 

20 

42 

32 

37 

28 

35 

26 

31 

34 

5 

62 

47 

55 

11 

63 

48 

56 

10 

58 

44 

51 

14 

49 

39 

44 

21 

42 

32 

37 

28 

35 

26 

31 

35 

6 

62 

47 

55 

11 

63 

48 

56 

10 

58 

44 

51 

14 

49 

39 

44 

21 

41 

31 

36 

29 

34 

26 

30 

35 

7 

62 

47 

55 

11 

63 

48 

56 

10 

58 

44 

51 

14 

49 

39 

44 

21 

41 

31 

36 

29 

34 

26 

30 

35 

8 

62 

48 

55 

10 

63 

47 

55 

10 

57 

44 

51 

14 

49 

39 

44 

21 

41 

31 

36 

29 

34 

25 

30 

35 

9 

63 

48 

56 

10 

62 

47 

55 

10 

57 

43 

50 

15 

48 

39 

44 

21 

41 

31 

36 

29 

34 

25 

30 

35 

10 

63 

48 

56 

10 

62 

47 

55 

10 

57 

43 

50 

15 

48 

38 

43 

22 

41 

30 

36 

29 

34 

25 

30 

36 

11 

63 

48 

56 

10 

62 

47 

55 

10 

57 

43 

50 

15 

48 

38 

43 

22 

40 

30 

35 

30 

33 

25 

29 

36 

12 

63 

48 

56 

10 

62 

47 

55 

10 

56 

43 

50 

15 

48 

38 

43 

22 

40 

30 

35 

30 

33 

25 

29 

36 

13 

63 

48 

56 

10 

62 

47 

55 

11 

56 

43 

50 

16 

47 

38 

*3 

23 

40 

30 

35 

30 

33 

24 

29 

36 

14 

63 

48 

56 

10 

62 

47 

55 

11 

56 

43 

50 

16 

47 

37 

42 

23 

40 

30 

35 

30 

33 

24 

29 

36 

15 

63 

48 

56 

10 

62 

47 

55 

11 

56 

43 

50 

16 

47 

37 

42 

23 

39 

29 

34 

31 

33 

24 

29 

36 

16 

63 

48 

56 

9 

62 

47 

55 

11 

55 

42 

49 

16 

46 

37 

42 

23 

39 

29 

34 

31 

33 

24 

29 

37 

17 

63 

48 

56 

9 

62 

47 

55 

11 

55 

42 

49 

16 

46 

36 

41 

24 

39 

29 

34 

31 

32 

24 

28 

37 

18 

63 

48 

56 

9 

62 

47 

55 

11 

55 

42 

49 

17 

46 

36 

41 

24 

39 

29 

34 

31 

32 

24 

28 

37 

19 

63 

48 

56 

9 

61 

46 

54 

11 

54 

42 

48 

17 

46 

36 

41 

24 

38 

28 

33 

31 

32 

23 

28 

37 

20 

63 

48 

56 

9 

61 

46 

54 

11 

54 

42 

48 

17 

45 

36 

41 

24 

38 

28 

33 

32 

32 

23 

28 

37 

21 

63 

48 

56 

9 

61 

46 

54 

11 

54 

42 

48 

17 

45 

35 

40 

25 

38 

28 

33 

32 

32 

23 

28 

38 

22 

63 

48 

56 

9 

61 

46 

54 

12 

53 

42 

48 

17 

45 

35 

40 

25 

38 

28 

33 

32 

32 

23 

28 

38 

23 

63 

48 

56 

9 

61 

46 

54 

12 

53 

41 

47 

18 

45 

35 

40 

25 

38 

28 

33 

32 

31 

23 

27 

38 

24 

63 

48 

56 

9 

60 

46 

53 

12 

53 

41 

47 

18 

44 

35 

40 

25 

37 

28 

33 

33 

31 

23 

27 

38 

25 

63 

48 

56 

9 

60 

46 

53 

12 

53 

41 

47 

18 

44 

34 

39 

26 

37 

27 

32 

33 

31 

22 

27 

38 

26 

63 

48 

56 

9 

60 

46 

53 

12 

52 

41 

47 

18 

44 

34 

39 

26 

37 

27 

32 

33 

31 

22 

27 

38 

27 

63 

48 

56 

9 

60 

45 

53 

12 

52 

41 

47 

19 

43 

34 

39 

26 

37 

27 

32 

33 

31 

22 

27 

39 

28 

63 

48 

56 

9 

60 

45 

53 

12 

52 

41 

47 

19 

43 

34 

39 

27 

36 

27 

32 

34 

31 

22 

27 

39 

29 

63 

48 

56 

9 

60 

45 

53 

12 

51 

40 

46 

19 

43 

33 

38 

27 

36 

27 

32 

34 

31 

22 

27 

39 

30 

63 

48 

56 

9 

59 

45 

52 

13 

51 

40 

46 

20 

43 

33 

38 

27 

36 

27 

32 

34 

31 

22 

27 

39 

31 

63 

48 

56 

9 

59 

45 

52 

13 

43 

33 

38 

27 

31 

22 

27 

39 

-    13 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

KING  SALMON,  ALASKA 

King  Salmon  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

19 

4 

12 

53 

23 

8 

16 

49 

26 

10 

18 

47 

33 

17 

25 

40 

48 

31 

40 

26 

57 

39 

48  17 

2 

19 

4 

12 

53 

24 

8 

16 

49 

26 

10 

18 

47 

34 

18 

26 

39 

48 

31 

40 

25 

57 

39 

48  17 

3 

19 

4 

12 

53 

24 

9 

17 

49 

26 

10 

18 

47 

34 

18 

26 

39 

48 

32 

40 

25 

57 

39 

48  17 

4 

19 

5 

12 

53 

24 

9 

17 

49 

26 

10 

18 

47 

35 

19 

27 

38 

49 

32 

41 

25 

58 

39 

49  16 

5 

20 

5 

13 

53 

24 

9 

17 

49 

26 

10 

18 

47 

35 

19 

27 

38 

49 

32 

41 

25 

58 

40 

49  16 

6 

20 

5 

13 

53 

24 

9 

17 

48 

26 

10 

18 

47 

36 

20 

28 

37 

49 

32 

41 

24 

59 

40 

50  16 

7 

20 

5 

13 

53 

25 

9 

17 

48 

26 

10 

18 

47 

37 

21 

29 

36 

49 

33 

41 

24 

59 

40 

50  16 

8 

20 

5 

13 

53 

25 

9 

17 

48 

26 

10 

18 

47 

37 

21 

29 

36 

50 

33 

42 

24 

59 

40 

50  15 

9 

20 

5 

13 

53 

25 

9 

17 

48 

26 

10 

18 

47 

38 

22 

30 

35 

50 

33 

42 

24 

59 

41 

50  15 

10 

20 

5 

13 

53 

25 

9 

17 

48 

26 

10 

18 

47 

38 

22 

30 

35 

50 

33 

42 

23 

60 

41 

51  15 

11 

20 

5 

13 

52 

25 

9 

17 

48 

27 

10 

19 

46 

39 

23 

31 

34 

50 

34 

42 

23 

60 

41 

51  15 

12 

20 

5 

13 

52 

25 

9 

17 

48 

27 

10 

19 

46 

39 

23 

31 

34 

51 

34 

43 

23 

60 

41 

51  14 

13 

20 

5 

13 

52 

25 

9 

17 

47 

27 

10 

19 

46 

40 

24 

32 

33 

51 

34 

43 

23 

61 

42 

52  14 

14 

20 

5 

13 

52 

25 

10 

18 

47 

27 

10 

19 

46 

40 

24 

32 

33 

51 

34 

43 

22 

61 

42 

52  14 

15 

20 

6 

13 

52 

26 

10 

18 

47 

27 

10 

19 

46 

41 

25 

33 

32 

52 

35 

44 

22 

61 

42 

52  14 

16 

21 

6 

14 

52 

26 

10 

18 

47 

27 

10 

19 

46 

41 

25 

33 

32 

52 

35 

44 

22 

61 

42 

52  13 

17 

21 

6 

14 

52 

26 

10 

18 

47 

27 

10 

19 

46 

42 

26 

34 

31 

52 

35 

44 

22 

62 

42 

52  13 

18 

21 

6 

14 

51 

26 

10 

18 

47 

27 

11 

19 

46 

42 

26 

34 

31 

52 

35 

44 

21 

62 

43 

53  13 

19 

21 

6 

14 

51 

26 

10 

18 

47 

28 

11 

20 

46 

43 

27 

35 

30 

53 

35 

44 

21 

62 

43 

53  13 

20 

21 

6 

14 

51 

26 

10 

18 

47 

2  3 

11 

20 

46 

43 

27 

35 

30 

53 

36 

45 

21 

62 

43 

53  12 

21 

21 

6 

14 

51 

26 

10 

18 

47 

28 

11 

20 

45 

44 

28 

36 

29 

53 

36 

45 

20 

63 

43 

53  12 

22 

21 

7 

14 

51 

26 

10 

18 

47 

28 

12 

20 

45 

44 

28 

36 

29 

53 

36 

45 

20 

63 

43 

53  12 

23 

22 

7 

15 

51 

26 

10 

18 

47 

29 

12 

21 

45 

45 

29 

37 

28 

54 

36 

45 

20 

63 

43 

53  12 

24 

22 

7 

15 

50 

26 

10 

18 

47 

29 

12 

21 

45 

45 

29 

37 

28 

54 

37 

46 

20 

63 

44 

54  11 

25 

22 

7 

15 

50 

26 

10 

18 

47 

29 

13 

21 

44 

46 

30 

38 

27 

54 

37 

46 

19 

63 

44 

54  11 

26 

22 

7 

15 

50 

26 

10 

18 

47 

30 

13 

22 

44 

46 

30 

38 

27 

55 

37 

46 

19 

63 

44 

54  11 

27 

22 

7 

15 

50 

26 

10 

18 

47 

30 

13 

22 

44 

46 

30 

38 

27 

55 

37 

46 

19 

63 

44 

54  11 

28 

23 

7 

15 

50 

26 

10 

18 

47 

31 

14 

23 

43 

47 

30 

39 

26 

55 

38 

47 

18 

63 

44 

54  11 

29 

23 

8 

16 

50 

Feb 

.  29 

val 
Feb. 

31 

14 

23 

43 

47 

31 

39 

26 

56 

38 

47 

18 

64 

44 

-54  11 

30 

23 

8 

16 

50 

ues 
28 

32 

15 

24 

42 

47 

31 

39 

26 

56 

38 

47 

18 

64 

45 

55  11 

31 

23 

8 

16 

50 

ScWie  cat) 

32 

16 

24 

41 

56 

38 

47 

17 

JULV 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

64 

45 

55 

11 

62 

48 

55 

10 

60 

45 

53 

13 

49 

35 

42 

23 

36 

21 

29 

37 

23 

8 

16  49 

2 

64 

45 

55 

11 

62 

48 

55 

10 

60 

45 

53 

13 

49 

35 

42 

23 

35 

21 

28 

37 

23 

8 

16  49 

3 

64 

45 

55 

11 

62 

48 

55 

10 

59 

44 

52 

13 

48 

34 

41 

24 

35 

20 

28 

37 

23 

8 

16  50 

4 

64 

45 

55 

10 

62 

48 

55 

10 

59 

44 

52 

13 

48 

34 

41 

24 

34 

20 

27 

38 

23 

8 

16  50 

5 

64 

46 

55 

10 

62 

48 

55 

10 

59 

44 

52 

14 

47 

34 

41 

24 

34 

19 

27 

38 

22 

7 

15  50 

6 

64 

46 

55 

10 

62 

48 

55 

10 

59 

44 

52 

14 

47 

33 

40 

25 

33 

19 

26 

39 

22 

7 

15  50 

7 

64 

46 

55 

10 

62 

48 

55 

10 

58 

43 

51 

14 

47 

33 

40 

25 

33 

18 

26 

39 

22 

7 

15  51 

8 

64 

46 

55 

10 

62 

48 

55 

10 

58 

43 

51 

15 

46 

32 

39 

25 

32 

18 

25 

40 

22 

7 

15  51 

9 

64 

46 

55 

10 

62 

48 

55 

10 

58 

43 

51 

15 

46 

32 

39 

26 

32 

17 

25 

40 

22 

7 

15  51 

10 

63 

46 

55 

10 

62 

48 

55 

10 

57 

42 

50 

15 

45 

31 

38 

26 

32 

17 

25 

41 

21 

6 

14  51 

11 

63 

46 

55 

10 

62 

48 

55 

10 

57 

42 

50 

15 

45 

31 

38 

27 

31 

16 

24 

41 

21 

6 

14  51 

12 

63 

46 

55 

10 

62 

48 

55 

10 

57 

42 

50 

16 

44 

31 

38 

27 

31 

16 

24 

42 

21 

6 

14  52 

13 

63 

47 

55 

10 

62 

48 

55 

10 

56 

42 

49 

16 

44 

30 

37 

28 

30 

15 

23 

42 

21 

6 

14  52 

14 

63 

47 

55 

10 

62 

48 

55 

10 

56 

41 

49 

16 

44 

30 

37 

28 

30 

15 

23 

43 

21 

6 

14  52 

15 

63 

47 

55 

10 

62 

48 

55 

10 

56 

41 

49 

17 

43 

29 

36 

29 

29 

14 

22 

43 

20 

5 

13  52 

16 

63 

47 

55 

10 

62 

48 

55 

10 

55 

41 

48 

17 

43 

29 

36 

29 

29 

14 

22 

44 

20 

5 

13  52 

17 

63 

47 

55 

10 

62 

48 

55 

10 

55 

40 

48 

17 

42 

28 

35 

30 

29 

14 

22 

44 

20 

5 

13  52 

18 

63 

47 

55 

10 

61 

48 

55 

10 

55 

40 

48 

18 

42 

28 

35 

30 

28 

13 

21 

44 

20 

5 

13  52 

19 

63 

47 

55 

10 

61 

48 

55 

10 

54 

39 

47 

18 

41 

27 

34 

31 

28 

13 

21 

45 

20 

5 

13  53 

20 

63 

47 

55 

10 

61 

48 

55 

10 

54 

39 

47 

19 

41 

27 

34 

31 

27 

13 

20 

45 

20 

5 

13  53 

21 

63 

48 

56 

10 

61 

48 

55 

10 

54 

39 

47 

19 

41 

26 

34 

32 

27 

12 

20 

45 

20 

5 

13  53 

22 

63 

48 

56 

10 

61 

48 

55 

10 

53 

38 

46 

19 

40 

26 

33 

32 

27 

12 

20 

46 

20 

5 

13  53 

23 

62 

48 

55 

10 

61 

48 

55 

11 

53 

38 

46 

20 

40 

25 

33 

33 

26 

11 

19 

46 

20 

5 

13  53 

24 

62 

48 

55 

10 

61 

48 

55 

11 

52 

38 

45 

20 

39 

25 

32 

33 

26 

11 

19 

47 

20 

5 

13  53 

25 

62 

48 

55 

10 

61 

47 

54 

11 

52 

37 

45 

20 

39 

24 

32 

33 

26 

11 

19 

47 

20 

4 

12  53 

26 

62 

48 

55 

10 

61 

47 

54 

11 

52 

37 

45 

21 

38 

24 

31 

34 

25 

10 

18 

47 

20 

4 

12  53 

27 

62 

48 

55 

10 

60 

47 

54 

11 

51 

37 

44 

21 

38 

23 

31 

34 

25 

10 

18 

48 

19 

4 

12  53 

28 

62 

48 

55 

10 

60 

47 

54 

11 

51 

36 

44 

21 

37 

23 

30 

35 

25 

10 

18 

48 

19 

4 

12  53 

29 

62 

48 

55 

10 

60 

46 

53 

12 

50 

36 

43 

22 

37 

23 

30 

35 

24 

9 

17 

48 

19 

4 

12  53 

30 

62 

48 

55 

10 

60 

46 

53 

12 

50 

35 

43 

22 

37 

22 

30 

36 

24 

9 

17 

49 

19 

4 

12  53 

31 

62 

48 

55 

10 

60 

46 

53 

12 

36 

22 

29 

36 

19 

4 

'2  53 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  •  1960  Data 

KOTZEBUE,  ALASKA 

Ralph  Wien  Memorial  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

-12 

-  6 

71 

2 

-12 

-  5 

69 

4 

-11 

-  4 

69 

13 

-  7 

3 

62 

32 

16 

24 

41 

4' 

32 

38  27 

2 

-12 

-  6 

71 

2 

-12 

-  5 

69 

4 

-11 

-  4 

69 

14 

-  6 

4 

61 

32 

17 

25 

41 

45 

32 

39  27 

3 

-12 

-  6 

71 

2 

-12 

-  5 

69 

4 

-11 

-  4 

69 

15 

-  6 

5 

60 

33 

17 

25 

40 

45 

32 

39  26 

4 

-12 

-  6 

71 

3 

-12 

-  5 

69 

4 

-11 

-  4 

69 

15 

-  5 

5 

60 

33 

18 

26 

40 

45 

33 

39  26 

5 

-12 

-  6 

71 

3 

-12 

-  5 

69 

4 

-11 

-  4 

68 

16 

-  4 

6 

59 

33 

19 

26 

39 

46 

33 

40  26 

6 

-12 

-  6 

71 

3 

-11 

-  4 

69 

5 

-11 

-  3 

68 

17 

-  4 

7 

58 

34 

19 

27 

39 

46 

34 

40  25 

7 

-13 

-  6 

71 

3 

-11 

-  4 

69 

5 

-11 

-  3 

68 

17 

-  3 

7 

58 

34 

20 

17 

38 

47 

34 

41  25 

8 

-13 

-  6 

71 

3 

-11 

-  4 

69 

5 

-11 

-  3 

68 

18 

-  2 

8 

57 

34 

21 

28 

38 

47 

35 

41  24 

9 

-13 

-  6 

71 

3 

-1 1 

-  4 

69 

5 

-11 

-  3 

68 

18 

-  1 

9 

56 

35 

21 

28 

37 

47 

35 

41  24 

10 

-13 

-  6 

71 

3 

-11 

-  4 

69 

5 

-11 

-  3 

68 

19 

-  1 

9 

56 

35 

22 

29 

37 

48 

35 

42  23 

11 

-13 

-  6 

71 

3 

-11 

-  4 

69 

5 

-11 

-  3 

68 

20 

0 

10 

55 

36 

22 

29 

36 

48 

36 

42  23 

12 

-13 

-  6 

71 

3 

-1 1 

-  4 

69 

5 

-11 

-  3 

68 

21 

1 

11 

54 

36 

23 

30 

36 

49 

36 

43  23 

13 

-13 

-  6 

71 

3 

-11 

-  4 

69 

6 

-11 

-  3 

68 

21 

2 

12 

54 

37 

23 

30 

35 

49 

37 

43  22 

14 

-13 

-  6 

71 

3 

-11 

-  4 

69 

6 

-11 

-  3 

68 

22 

2 

12 

53 

37 

24 

31 

35 

50 

37 

44  22 

15 

-13 

-  6 

71 

3 

-1 1 

-  4 

69 

6 

-11 

-  3 

68 

22 

3 

13 

52 

37 

24 

31 

34 

50 

38 

44  21 

16 

-13 

-  6 

71 

3 

-1 1 

-  4 

69 

6 

-11 

-  3 

68 

23 

4 

14 

52 

38 

24 

31 

34 

50 

38 

44  21 

17 

-13 

-  6 

71 

3 

-11 

-  4 

69 

6 

-11 

-  3 

67 

24 

5 

15 

51 

38 

25 

32 

34 

51 

38 

45  20 

18 

-13 

-  6 

71 

3 

-11 

-  4 

69 

7 

-11 

-  2 

67 

25 

6 

16 

50 

38 

25 

32 

33 

51 

39 

45  20 

19 

-13 

-  6 

71 

3 

-11 

-  4 

69 

7 

-11 

-  2 

67 

25 

7 

16 

49 

39 

26 

33 

33 

51 

39 

45  20 

20 

-13 

-  6 

71 

3 

-11 

-  4 

69 

7 

-11 

-  2 

67 

26 

7 

17 

48 

39 

26 

33 

32 

52 

39 

46  19 

21 

-13 

-  6 

71 

3 

-11 

-  4 

69 

7 

-11 

-  2 

67 

26 

8 

17 

48 

39 

27 

33 

32 

52 

40 

46  19 

22 

2 

-13 

-  6 

71 

4 

-11 

-  4 

69 

8 

-11 

-  2 

67 

27 

9 

18 

47 

40 

27 

34 

31 

53 

40 

47  18 

23 

2 

-13 

-  6 

70 

4 

-11 

-  4 

69 

8 

-11 

-  2 

67 

28 

10 

19 

46 

40 

28 

34 

31 

53 

41 

47  18 

24 

2 

-13 

-  6 

70 

4 

•-11 

-  4 

69 

8 

-11 

-  2 

66 

28 

10 

19 

46 

41 

28 

35 

30 

53 

41 

47  18 

25 

2 

-13 

-  6 

70 

4 

-11 

-  4 

69 

9 

-11 

-  1 

66 

29 

11 

20 

45 

41 

29 

35 

30 

54 

41 

48  17 

26 

2 

-13 

-  6 

70 

4 

-1 1 

-  4 

69 

9 

-11 

-  1 

66 

29 

11 

20 

45 

41 

29 

35 

30 

54 

42 

48  17 

27 

2 

-13 

-  6 

70 

4 

-11 

-  4 

69 

10 

-11 

-  1 

65 

30 

12 

21 

44 

42 

29 

36 

29 

54 

42 

48  17 

28 

2 

-13 

-  6 

70 

4 

-11 

-  4 

69 

10 

-11 

-  1 

65 

30 

13 

22 

43 

42 

30 

36 

29 

55 

43 

49  16 

29 

2 

-12 

-  5 

70 

11 

-10 

64 

31 

14 

23 

43 

43 

30 

37 

28 

55 

43 

49  16 

30 

2 

-12 

-  5 

70 

FeD.  zi 

values 

11 

-  9 

64 

31 

15 

23 

42 

43 

31 

37 

28 

55 

43 

49  16 

31 

2 

-12 

-  5 

70 

same  as 

Feb. 

10 

12 

-  8 

2 

63 

44 

31 

38 

27 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

56 

44 

50 

15 

59 

48 

54 

12 

51 

41 

46 

19 

38 

28 

33 

32 

20 

10 

15 

50 

6 

-  6 

0  65 

2 

56 

44 

50 

15 

59 

48 

54 

12 

51 

41 

46 

19 

38 

28 

33 

32 

20 

10 

15 

50 

6 

-  6 

0  65 

3 

57 

44 

51 

14 

58 

47 

53 

12 

51 

41 

46 

19 

37 

27 

32 

33 

19 

9 

14 

51 

6 

-  7 

-  1  65 

4 

57 

45 

51 

14 

58 

47 

53 

12 

50 

40 

45 

19 

37 

27 

32 

33 

18 

8 

13 

52 

5 

-  7 

-  1  66 

5 

57 

45 

51 

14 

58 

47 

53 

12 

50 

40 

45 

20 

36 

26 

31 

34 

18 

8 

13 

52 

5 

-  7 

-  1  66 

6 

57 

45 

51 

13 

58 

47 

53 

12 

50 

40 

45 

20 

36 

26 

31 

34 

17 

7 

12 

53 

4 

-  8 

-  2  66 

7 

58 

46 

52 

13 

58 

47 

53 

13 

49 

39 

44 

20 

35 

25 

30 

35 

17 

6 

12 

53 

4 

-  8 

-  2  67 

8 

58 

46 

52 

13 

58 

47 

53 

13 

49 

39 

44 

21 

34 

25 

30 

35 

16 

6 

11 

54 

4 

-  8 

-  2  67 

9 

58 

46 

52 

13 

58 

47 

53 

13 

49 

39 

44 

21 

34 

24 

29 

36 

16 

5 

11 

54 

4 

-  8 

-  2  67 

10 

58 

46 

52 

13 

57 

47 

52 

13 

48 

38 

43 

21 

33 

23 

28 

37 

15 

5 

10 

55 

3 

-  9 

-  3  67 

11 

58 

47 

53 

13 

57 

47 

52 

13 

48 

38 

43 

22 

33 

23 

28 

37 

15 

4 

10 

55 

3 

-  9 

-  3  68 

12 

58 

47 

53 

12 

57 

47 

52 

13 

48 

37 

43 

22 

32 

22 

27 

38 

14 

4 

9 

56 

3 

-  9 

-  3  68 

13 

59 

47 

53 

12 

57 

46 

52 

13 

47 

37 

42 

23 

31 

22 

27 

38 

14 

3 

9 

56 

3 

-  9 

-  3  68 

14 

59 

47 

53 

12 

56 

46 

51 

14 

47 

37 

42 

23 

31 

21 

26 

39 

13 

2 

8 

57 

2 

-10 

-  4  68 

15 

59 

47 

53 

12 

56 

46 

51 

14 

46 

36 

41 

24 

30 

21 

26 

40 

13 

2 

8 

58 

2 

-10 

-  4  69 

16 

59 

47 

53 

12 

56 

46 

51 

14 

46 

36 

41 

24 

30 

20 

25 

40 

12 

1 

7 

58 

2 

-10 

-  4  69 

17 

59 

47 

53 

12 

56 

45 

51 

14 

46 

35 

41 

25 

29 

19 

24 

41 

12 

1 

7 

59 

2 

-10 

-  4  69 

18 

59 

47 

53 

12 

56 

45 

51 

15 

45 

35 

40 

25 

28 

19 

24 

41 

11 

0 

6 

60 

2 

-11 

-  5  69 

19 

59 

47 

53 

12 

55 

45 

50 

15 

45 

35 

40 

25 

28 

18 

23 

42 

11 

0 

6 

60 

2 

-11 

-  5  70 

20 

59 

48 

54 

11 

55 

45 

50 

15 

44 

34 

39 

26 

27 

17 

22 

43 

11 

-  1 

5 

60 

2 

-11 

-  5  70 

21 

60 

48 

54 

11 

55 

45 

50 

15 

44 

34 

39 

26 

27 

17 

22 

43 

10 

-  1 

5 

61 

2 

-11 

-  5  70 

22 

60 

48 

54 

11 

54 

44 

49 

15 

43 

33 

38 

27 

26 

16 

21 

44 

10 

-  2 

4 

61 

-11 

-  5  70 

23 

60 

48 

54 

11 

54 

44 

49 

16 

43 

33 

38 

27 

25 

16 

21 

44 

9 

-  2 

4 

61 

-11 

-  5  70 

24 

60 

48 

54 

11 

54 

44 

49 

16 

43 

32 

38 

28 

25 

15 

20 

45 

9 

-  3 

3 

62 

-12 

-  6  71 

25 

60 

48 

54 

11 

54 

44 

49 

16 

42 

32 

37 

28 

24 

15 

20 

46 

9 

-  3 

3 

62 

-12 

-  6  71 

26 

60 

48 

54 

11 

53 

43 

48 

16 

42 

31 

37 

29 

24 

14 

19 

46 

8 

-  4 

2 

63 

-12 

-  6  71 

27 

60 

48 

54 

11 

53 

43 

48 

17 

41 

31 

36 

29 

23 

13 

18 

47 

8 

-  4 

2 

63 

-12 

-  6  71 

28 

59 

48 

54 

11 

52 

43 

48 

17 

41 

30 

36 

30 

22 

13 

18 

48 

7 

-  5 

1 

64 

-12 

-  6  71 

29 

59 

48 

54 

12 

52 

42 

47 

18 

40 

30 

35 

30 

22 

12 

17 

48 

7 

-  5 

1 

64 

-12 

-  6  71 

30 

59 

48 

54 

12 

52 

42 

47 

18 

39 

29 

34 

31 

21 

11 

16 

49 

7 

-  5 

1 

64 

-12 

-  6  71 

31 

59 

48 

54 

12 

51 

42 

47 

18 

21 

11 

16 

49 

-12 

-  6  71 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bot»d  on  1931  ■  1960  Data 

MC  GRATH,  ALASKA 


M 

cGrath 

Airp 

ort 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DFG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

-  i 

-19 

-10 

75 

6 

-15 

-  5 

70 

17 

-  9 

4 

61 

31 

3 

17 

48 

48 

27 

38 

28 

63 

39 

51  14 

2 

-  1 

-19 

-1-0 

75 

6 

-15 

-  5 

70 

17 

-  9 

4 

61 

31 

4 

18 

47 

48 

28 

38 

27 

64 

40 

52  13 

3 

-  1 

-19 

-10 

75 

7 

-14 

-  4 

69 

17 

-  9 

4 

61 

32 

5 

19 

47 

49 

28 

39 

26 

64 

40 

52  13 

4 

-  1 

-19 

-10 

75 

7 

-14 

-  4 

69 

17 

-  9 

4 

61 

33 

5 

19 

46 

49 

29 

39 

26 

65 

41 

53  12 

5 

-  1 

-19 

-10 

75 

7 

-14 

-  4 

68 

18 

-  9 

5 

60 

34 

6 

20 

45 

49 

29 

39 

26 

65 

41 

53  12 

6 

-  1 

-19 

-10 

75 

8 

-13 

-  3 

68 

18 

-  8 

5 

60 

34 

7 

21 

44 

50 

29 

40 

25 

66 

42 

54  11 

7 

-  1 

-20 

-11 

76 

8 

-13 

-  3 
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48 

55 

11 

61 

47 

54 

11 

56 

41 

49 

17 

48 

34 

41 

24 

40 

25 

33 

32 

34 

22 

28 

37 

21 

61 

48 

55 

11 

60 

47 

54 

11 

56 

41 

49 

17 

48 

34 

41 

24 

40 

25 

33 

33 

34 

22 

28 

37 

22 

61 

48 

55 

11 

60 

46 

53 

12 

55 

40 

48 

17 

47 

33 

40 

25 

39 

25 

32 

33 

34 

22 

28 

37 

23 

61 

48 

55 

11 

60 

46 

53 

12 

55 

40 

48 

17 

47 

33 

40 

25 

39 

25 

32 

33 

34 

21 

28 

38 

24 

61 

48 

55 

10 

60 

46 

53 

12 

55 

40 

48 

18 

47 

33 

40 

25 

39 

25 

32 

33 

34 

21 

28 

38 

25 

61 

48 

55 

10 

60 

46 

53 

12 

55 

40 

48 

18 

47 

33 

40 

25 

38 

24 

31 

33 

33 

21 

27 

38 

26 

61 

48 

55 

10 

60 

46 

53 

12 

55 

40 

48 

18 

46 

32 

39 

26 

38 

24 

31 

34 

33 

21 

27 

38 

27 

61 

48 

55 

10 

60 

46 

53 

12 

54 

39 

47 

18 

46 

32 

39 

26 

38 

24 

31 

34 

33 

21 

27 

38 

28 

61 

48 

55 

10 

60 

46 

53 

.12 

54 

39 

47 

18 

46 

32 

39 

26 

38 

24 

31 

34 

33 

21 

27 

38 

29 

61 

48 

55 

10 

60 

45 

53 

12 

54 

39 

47 

19 

45 

32 

39 

26 

37 

24 

31 

35 

33 

21 

27 

38 

30 

61 

48 

55 

10 

59 

45 

52 

13 

54 

39 

47 

19 

45 

31 

38 

27 

37 

24 

31 

35 

33 

21 

27 

38 

31 

61 

48 

55 

10 

59 

45 

52 

13 

45 

31 

38 

27 

33 

21 

27 

38 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Basvd  on  1931  •  1960  Data 

FLAGSTAFF,  ARIZONA 


Munici 

pal 

Airport 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

42 

16 

29 

36 

42 

16 

29 

36 

47 

20 

34 

32 

54 

24 

39 

26 

64 

32 

48 

17 

72 

37 

55  11 

2 

42 

16 

29 

36 

42 

16 

29 

36 

47 

20 

34 

32 

54 

24 

39 

26 

64 

32 

48 

17 

73 

37 

55  10 

3 

42 

16 

29 

36 

42 

16 

29 

36 

47 

20 

34 

32 

54 

25 

40 

26 

64 

32 

48 

17 

73 

37 

55  10 

4 

42 

16 

29 

36 

42 

16 

29 

36 

47 

20 

34 

32 

54 

25 

40 

25 

65 

32 

49 

17 

73 

38 

56  10 

5 

42 

16 

29 

36 

42 

16 

29 

36 

47 

20 

34 

32 

55 

25 

40 

25 

65 

32 

49 

16 

74 

38 

56   9 

6 

42 

16 

29 

36 

42 

16 

29 

36 

47 

20 

34 

31 

55 

25 

40 

25 

65 

32 

49 

16 

74 

38 

56   9 

7 

42 

16 

29 

36 

42 

16 

29 

36 

47 

20 

34 

31 

55 

26 

41 

24 

66 

33 

50 

16 

74 

38 

56   8 

8 

42 

16 

29 

36 

42 

16 

29 

36 

48 

21 

35 

31 

56 

26 

41 

24 

66 

33 

50 

16 

75 

39 

57   8 

9 

42 

15 

29 

36 

42 

16 

29 

35 

48 

21 

35 

31 

56 

26 

41 

24 

66 

33 

50 

15 

75 

39 

57   8 

10 

42 

15 

29 

37 

43 

17 

30 

35 

48 

21 

35 

30 

56 

27 

42 

23 

66 

33 

50 

15 

76 

39 

58   7 

11 

42 

15 

29 

37 

43 

17 

30 

35 

48 

21 

35 

30 

57 

27 

42 

23 

67 

33 

50 

15 

76 

40 

58   7 

12 

41 

15 

28 

37 

43 

17 

30 

35 

49 

21 

35 

30 

57 

27 

42 

23 

67 

33 

50 

15 

76 

40 

58   7 

13 

41 

15 

28 

37 

43 

17 

30 

35 

49 

21 

35 

30 

58 

27 

43 

22 

67 

33 

50 

15 

77 

41 

59   6 

14 

41 

15 

28 

37 

43 

17 

30 

34 

49 

21 

35 

30 

58 

28 

43 

22 

67 

34 

5] 

14 

77 

41 

59   6 

15 

41 

15 

28 

37 

44 

18 

31 

34 

49 

21 

35 

29 

58 

28 

43 

22 

67 

34 

51 

14 

77 

41 

59   6 

16 

41 

15 

28 

37 

44 

18 

31 

34 

49 

21 

35 

29 

59 

28 

44 

22 

68 

34 

51 

14 

78 

42 

60   6 

17 

41 

15 

28 

37 

44 

18 

31 

34 

50 

22 

36 

29 

59 

28 

44 

21 

68 

34 

51 

14 

78 

42 

60   6 

18 

41 

15 

28 

37 

44 

18 

31 

34 

50 

22 

36 

29 

59 

29 

44 

21 

68 

34 

51 

14 

78 

42 

60   5 

19 

41 

15 

28 

37 

44 

18 

31 

34 

50 

22 

36 

29 

60 

29 

45 

21 

69 

34 

52 

13 

79 

43 

61   5 

20 

41 

14 

28 

37 

45 

18 

32 

34 

50 

22 

36 

29 

60 

29 

45 

20 

69 

34 

52 

13 

79 

43 

61   5 

21 

41 

14 

28 

37 

45 

18 

32 

33 

50 

22 

36 

29 

61 

30 

46 

20 

69 

35 

52 

13 

79 

44 

62   4 

22 

41 

14 

28 

37 

45 

19 

32 

33 

51 

22 

37 

28 

61 

30 

46 

20 

69 

35 

52 

13 

80 

44 

62   4 

23 

41 

14 

28 

37 

45 

19 

32 

33 

51 

22 

37 

28 

61 

30 

46 

19 

70 

35 

53 

13 

80 

44 

62   4 

24 

41 

14 

28 

37 

45 

19 

32 

33 

51 

22 

37 

28 

62 

30 

46 

19 

70 

35 

53 

13 

80 

45 

63   3 

25 

41 

15 

28 

37 

45 

19 

32 

33 

51 

23 

37 

28 

62 

30 

46 

19 

70 

35 

53 

13 

80 

45 

63   3 

26 

41 

15 

28 

37 

46 

19 

33 

33 

52 

23 

38 

28 

62 

31 

47 

19 

70 

35 

53 

12 

81 

45 

63   3 

27 

41 

15 

28 

37 

46 

20 

33 

32 

52 

23 

38 

27 

63 

31 

47 

18 

70 

36 

53 

12 

81 

46 

64   3 

28 

41 

15 

28 

37 

46 

20 

33 

32 

52 

23 

38 

27 

63 

31 

47 

18 

71 

36 

54 

12 

81 

46 

64   3 

29 

41 

15 

28 

37 

PoV    in 

val 
Feb. 

53 

24 

39 

27 

64 

32 

48 

17 

71 

36 

54 

11 

81 

47 

64   2 

30 

42 

15 

29 

37 

rer 

*.   £7 

ues 
28 

53 

24 

39 

27 

64 

32 

48 

17 

72 

37 

55 

11 

81 

47 

64   2 

31 

42 

15 

29 

37 

S3ilit  us 

53 

24 

39 

26 

72 

37 

55 

11 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

81 

47 

64 

2 

80 

51 

66 

78 

47 

63 

3 

69 

37 

53 

12 

57 

26 

42 

24 

46 

19 

33  33 

2 

82 

48 

65 

2 

80 

51 

66 

78 

47 

63 

3 

69 

37 

53 

12 

57 

26 

42 

24 

46 

19 

33  33 

3 

82 

48 

65 

2 

80 

51 

66 

78 

46 

62 

3 

68 

36 

52 

13 

56 

25 

41 

24 

46 

19 

33  33 

4 

82 

49 

66 

2 

80 

51 

66 

78 

46 

62 

3 

68 

36 

52 

13 

56 

25 

41 

25 

45 

19 

32  33 

5 

82 

49 

66 

2 

80 

51 

66 

77 

46 

62 

4 

67 

36 

52 

13 

55 

24 

40 

25 

45 

19 

32  33 

6 

82 

49 

66 

2 

79 

51 

65 

77 

45 

61 

4 

67 

35 

51 

14 

55 

24 

40 

26 

45 

19 

32  33 

7 

82 

50 

66 

79 

51 

65 

77 

45 

61 

4 

67 

35 

51 

14 

54 

23 

39 

26 

45 

18 

32  33 

8 

82 

50 

66 

79 

51 

65 

77 

45 

61 

4 

66 

35 

51 

14 

54 

23 

39 

26 

45 

18 

32  33 

9 

82 

50 

66 

79 

51 

65 

77 

44 

61 

4 

66 

34 

50 

15 

54 

23 

39 

27 

44 

18 

31  33 

10 

82 

50 

66 

79 

51 

65 

2 

76 

44 

60 

5 

66 

34 

50 

15 

53 

23 

38 

27 

44 

18 

31  34 

11 

82 

51 

67 

79 

51 

65 

2 

76 

44 

60 

5 

65 

34 

50 

15 

53 

23 

38 

27 

44 

18 

31  34 

12 

82 

51 

67 

79 

51 

65 

2 

76 

44 

60 

5 

65 

33 

49 

16 

53 

22 

38 

27 

44 

18 

31  34 

13 

82 

51 

67 

79 

51 

65 

2 

76 

43 

60 

6 

64 

33 

49 

16 

52 

22 

37 

28 

44 

18 

31  34 

14 

82 

51 

67 

79 

50 

65 

2 

75 

43 

59 

6 

64 

32 

48 

17 

52 

22 

37 

28 

44 

18 

31  34 

15 

82 

51 

67 

79 

50 

65 

2 

75 

42 

59 

6 

64 

32 

48 

17 

51 

21 

36 

28 

44 

18 

31  34 

16 

82 

51 

67 

79 

50 

65 

2 

75 

42 

59 

7 

63 

32 

48 

17 

51 

21 

36 

29 

44 

18 

31  34 

17 

82 

51 

67 

79 

50 

65 

2 

75 

42 

59 

7 

63 

31 

47 

18 

50 

21 

36 

29 

43 

18 

31  34 

18 

81 

51 

66 

79 

50 

65 

2 

74 

42 

58 

7 

62 

31 

47 

18 

50 

21 

36 

29 

43 

18 

31  34 

19 

81 

51 

66 

79 

50 

65 

2 

74 

41 

58 

8 

62 

31 

47 

19 

50 

21 

36 

30 

43 

18 

31  34 

20 

81 

51 

66 

79 

50 

65 

2 

74 

41 

58 

8 

62 

30 

46 

19 

50 

20 

35 

30 

43 

18 

31  35 

21 

81 

51 

66 

79 

49 

64 

2 

73 

40 

57 

8 

61 

30 

46 

19 

49 

20 

35 

30 

43 

18 

31  35 

22 

81 

51 

66 

79 

49 

64 

2 

73 

40 

57 

9 

61 

30 

46 

20 

49 

20 

35 

31 

43 

18 

31  35 

23 

81 

51 

66 

79 

49 

64 

2 

73 

40 

57 

9 

61 

29 

45 

20 

49 

20 

35 

31 

43 

17 

30  35 

24 

81 

52 

66 

79 

49 

64 

2 

72 

40 

56 

9 

60 

29 

45 

21 

48 

20 

34 

31 

43 

17 

30  35 

25 

81 

52 

66 

78 

49 

64 

2 

72 

39 

56 

10 

60 

29 

45 

21 

48 

19 

34 

31 

43 

17 

30  35 

26 

81 

52 

66 

78 

48 

63 

3 

71 

39 

55 

10 

59 

28 

44 

21 

47 

19 

33 

31 

43 

17 

30  35 

27 

80 

52 

66 

78 

48 

63 

3 

71 

39 

55 

10 

59 

28 

44 

22 

47 

19 

33 

32 

43 

17 

30  35 

28 

80 

52 

66 

78 

48 

63 

3 

71 

38 

55 

11 

59 

27 

43 

22 

47 

19 

33 

32 

43 

17 

30  35 

29 

80 

52 

66 

78 

47 

63 

3 

70 

38 

54 

11 

58 

27 

43 

23 

47 

19 

33 

32 

43 

17 

30  35 

30 

80 

52 

66 

78 

47 

63 

3 

70 

37 

54 

12 

58 

27 

43 

23 

47 

19 

33 

32 

43 

17 

30  35 

31 

80 

51 

66 

78 

47 

63 

3 

57 

26 

42 

24 

43 

17 

30  35 

-    21 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  -  1960  Data 

PHOENIX,  ARIZONA 

Sky  Harbor  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

65 

38 

52 

14 

65 

39 

52 

13 

72 

44 

58 

7 

79 

49 

64 

4 

89 

58 

74 

0 

97 

65 

81 

0 

2 

64 

38 

51 

14 

65 

39 

52 

13 

72 

44 

58 

7 

79 

49 

64 

4 

89 

58 

74 

0 

98 

65 

82 

0 

3 

64 

37 

51 

14 

65 

39 

52 

13 

72 

44 

58 

7 

79 

49 

64 

4 

90 

58 

74 

0 

98 

65 

82 

0 

4 

64 

37 

51 

14 

66 

39 

53 

13 

72 

44 

58 

7 

80 

49 

65 

4 

90 

59 

75 

0 

99 

65 

82 

0 

5 

64 

37 

51 

14 

66 

39 

53 

13 

73 

44 

59 

7 

80 

50 

65 

3 

90 

59 

75 

0 

99 

66 

83 

0 

6 

64 

37 

51 

14 

66 

39 

53 

13 

73 

44 

59 

7 

81 

50 

66 

3 

91 

59 

75 

0 

99 

66 

83 

0 

7 

64 

37 

51 

15 

66 

39 

53 

12 

73 

45 

59 

7 

81 

51 

66 

3 

91 

59 

75 

0 

99 

67 

83 

0 

8 

64 

37 

51 

15 

66 

40 

53 

12 

73 

45 

59 

7 

81 

51 

66 

3 

91 

59 

75 

0 

99 

67 

83 

0 

9 

64 

37 

51 

15 

67 

40 

54 

12 

74 

45 

60 

7 

82 

51 

67 

3 

91 

60 

76 

0 

100 

67 

84 

0 

10 

64 

37 

51 

15 

67 

40 

54 

12 

74 

45 

60 

7 

82 

52 

67 

3 

92 

60 

76 

0 

100 

67 

84 

0 

11 

64 

37 

51 

15 

67 

40 

54 

12 

74 

45 

60 

7 

82 

52 

67 

3 

92 

60 

76 

0 

100 

68 

84 

0 

12 

64 

37 

51 

15 

67 

40 

54 

12 

74 

45 

60 

7 

83 

52 

68 

2 

92 

60 

76 

0 

101 

68 

85 

0 

13 

64 

37 

51 

15 

68 

40 

54 

11 

74 

45 

60 

6 

83 

53 

68 

2 

92 

60 

76 

0 

101 

69 

85 

0 

14 

64 

37 

51 

15 

68 

41 

55 

11 

74 

46 

60 

6 

83 

53 

68 

2 

92 

61 

77 

0 

102 

69 

86 

0 

15 

63 

37 

50 

15 

68 

41 

55 

11 

75 

46 

61 

6 

84 

53 

69 

2 

92 

61 

77 

0 

102 

69 

86 

0 

16 

63 

37 

50 

15 

68 

41 

55 

11 

75 

46 

61 

6 

84 

53 

69 

2 

93 

61 

77 

0 

102 

70 

86 

0 

17 

63 

37 

50 

15 

69 

41 

55 

11 

75 

46 

61 

6 

85 

54 

70 

2 

93 

61 

77 

0 

102 

70 

86 

0 

18 

64 

37 

51 

15 

69 

42 

56 

10 

75 

46 

61 

6 

85 

54 

70 

93 

61 

77 

0 

102 

71 

87 

0 

19 

64 

37 

51 

15 

69 

42 

56 

10 

76 

46 

61 

6 

85 

55 

70 

94 

62 

78 

0 

103 

71 

87 

0 

20 

64 

37 

51 

14 

69 

42 

56 

10 

76 

46 

61 

6 

86 

55 

71 

94 

62 

78 

0 

103 

71 

87 

0 

21 

64 

37 

51 

14 

70 

42 

56 

9 

76 

47 

62 

6 

86 

55 

71 

94 

62 

78 

0 

103 

71 

87 

0 

22 

64 

37 

51 

14 

70 

42 

56 

9 

76 

47 

62 

6 

86 

56 

71 

94 

62 

78 

0 

103 

72 

88 

0 

23 

64 

37 

51 

14 

70 

42 

56 

9 

77 

47 

62 

5 

87 

56 

72 

95 

62 

79 

0 

104 

72 

88 

0 

24 

64 

38 

51 

14 

70 

43 

57 

9 

77 

47 

62 

5 

87 

56 

72 

95 

63 

79 

0 

104 

72 

88 

0 

25 

64 

38 

51 

14 

71 

43 

57 

8 

77 

47 

62 

5 

87 

56 

72 

95 

63 

79 

0 

104 

73 

89 

0 

26 

64 

38 

51 

14 

71 

43 

57 

8 

77 

47 

62 

5 

87 

57 

72 

0 

95 

63 

79 

0 

104 

73 

89 

0 

27 

64 

38 

51 

14 

71 

43 
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AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

63 

36 

50 

15 

64 

37 

51 

15 

69 

41 

55 

10 

76 

45 

61 

6 

85 

53 

69 

95 

61 

78 

0 

2 

63 

36 

50 

15 

64 

37 

51 

15 

69 

41 

55 

10 

77 

46 

62 

5 

85 

53 

69 

95 

62 

79 

0 

3 

63 

36 

50 

15 

64 

37 

51 

15 

69 

41 

55 

10 

77 

46 

62 

5 

85 

53 

69 

96 

62 

79 

0 

4 

63 

36 

50 

15 

64 

37 

51 

15 

70 

41 

56 

10 

78 

46 

62 

4 

85 

54 

70 

96 

62 

79 

0 

5 

63 

36 

50 

15 

64 

37 

51 

15 

70 

42 

56 

9 

78 

47 

63 

4 

86 

54 

70 

97 

63 

80 

0 

6 

63 

36 

50 

15 

64 

37 

51 

14 

70 

42 

56 

9 

79 

47 

63 

4 

86 

54 

70 

97 

63 

80 

0 

7 

62 

36 

49 

16 

64 

37 

51 

14 

70 

42 

56 

9 

79 

47 

63 

4 

86 

54 

70 

97 

63 

80 

0 

8 

62 

36 

49 

16 

65 

38 

52 

14 

70 

42 

56 

9 

79 

48 

64 

4 

87 

55 

71 

98 

64 

81 
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9 

62 

36 

49 

16 

65 

38 

52 

14 
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42 

57 
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79 

48 
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3 
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55 
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98 

64 
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49 

16 

65 

38 

52 

14 

71 

42 

57 

9 

80 

48 

64 

3 

87 

55 

71 

0 

98 

65 

82 

0 

12 

62 

36 

49 

16 

65 

38 

52 

13 

71 

42 

57 

9 

80 

49 

65 

3 

88 

55 

72 

0 

98 

65 

82 

0 

13 

62 

36 

49 

16 

65 

39 

52 

13 

71 

42 

57 

9 

81 

49 

65 

3 

88 

55 

72 

0 

99 

65 

82 
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14 
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49 

16 

66 

39 

53 

13 

72 

42 

57 
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81 

49 

65 

3 

89 
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0 

99 

66 

83 

0 

15 
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36 

49 

16 

66 

39 
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13 

72 

43 

58 
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81 

50 
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3 

89 
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99 

66 

83 
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16 

62 

36 

49 

16 

66 
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72 

43 

58 
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82 

50 

66 

3 

89 

56 
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99 

66 

83 

0 

17 

62 

36 

49 

16 

66 

39 
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72 

43 
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82 
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2 
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99 

67 

83 

0 

18 

62 

36 

49 

16 

66 

39 

53 

12 

72 

43 

58 

8 

82 

50 

66 

2 

90 

57 

74 
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99 

67 

83 

0 

19 

62 

36 

49 

16. 

67 

39 

53 

12 

73 

43 

58 

8 

82 

51 

67 

2 

90 

57 

74 

0 

99 

67 

83 

0 

20 

62 

36 

49 

16 

67 

40 

54 

12 

73 

43 

58 

8 

82 

51 

67 

2 

91 

57 

74 

0 

99 

68 

84 

0 

21 

63 

36 

50 

16 

67 

40 

54 

12 

73 

43 

58 

8 

83 

51 

67 

2 

91 

58 

75 

0 

99 

68 

84 

0 

22 

63 

36 

50 

16 

68 

40 

54 

11 

73 

43 

58 

7 

83 

51 

67 

2 

91 

58 

75 
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99 

68 

84 

0 

23 

63 

36 

50 

16 

68 

40 

bU 

11 

74 

44 

59 

7 

83 

52 

68 

2 

92 

58 

75 

0 

99 

69 

84 

0 

24 

63 

36 

50 

16 

68 

40 

54 

11 

74 

44 

59 

7 

83 

52 

68 

92 

58 

75 

0 

99 

69 

84 

0 

25 

63 

36 

50 

16 

68 

41 

55 

10 

74 

44 

59 

7 

84 

52 

68 

93 

59 

76 

0 

99 

69 

84 

0 

26 

63 

36 

50 

16 

68 

41 

55 

10 

74 

44 

59 

7 

84 

52 

68 

93 

59 

76 
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99 

69 

84 

0 

27 

63 

36 

50 

16 

69 

41 

55 

10 

75 

44 

60 

7 

84 

53 

69 

93 

59 

76 

0 

99 

70 

85 

0 

28 

63 

36 

50 

16 

69 

41 

55 

10 

75 

44 

60 

6 

85 

53 

69 

93 

60 

77 

0 

99 

70 

85 

0 

29 

63 

36 

50 

15 

Feb.  29 

va] 
Feb. 

76 

45 

61 

6 

85 

53 

69 

94 

60 

77 

0 

99 

70 

85 

0 

30 

63 

36 

50 

15 

28 

76 

45 

61 

6 

85 

53 

69 

94 

61 

78 

0 

99 

71 

85 

0 

31 

63 

36 

50 

15 

76 

45 

61 

6 

95 

61 

78 

0 
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TEMPERATURE 
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TEMPERATURE 

DEG 
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DAY 
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AVG 

DAY 

MAX 
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AVG 

DAY 

1 

99 

71 

85 

0 

98 

73 

86 

0 

95 

70 

83 

0 

91 

63 

77 

0 

77 

48 

63 

5 

68 

40 
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11 

2 

99 

71 

85 
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98 
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95 
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83 
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91 
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76 

48 
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40 
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99 

71 

85 
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97 
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95 
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0 
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62 

76 

0 
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47 
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67 

39 

53 

11 
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99 

72 

86 

0 

97 

73 

85 

0 

95 

70 
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0 

90 

62 

76 

0 

75 

47 

61 

6 

67 

39 

53 

12 

5 

99 

72 

86 

0 

97 

73 

85 

0 

95 

69 

82 

0 

89 
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75 

0 
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46 

61 

6 

67 

39 
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12 
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99 

72 

86 

0 

97 

73 

85 
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95 

69 
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0 
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75 

0 
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46 
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39 
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7 
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96 

73 
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95 

69 
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89 

60 

75 

0 
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46 

61 

6 

66 

39 

53 

12 

8 

99 

73 

86 

0 

96 

73 

85 

0 

95 

69 

82 

0 

88 

60 

74 

0 

74 

45 

60 

6 

66 

39 

53 

13 

9 

99 

73 

86 

0 

96 

72 

84 

0 

95 

69 

82 

0 

88 

59 

74 

0 

74 

45 

60 

7 

66 

39 

53 

13 

10 

99 

73 

86 

0 

96 

72 

84 

0 

95 

69 

82 

0 

87 

59 

73 

0 

73 

44 

59 

7 

66 

38 

52 

13 

11 

99 

73 

86 

0 

96 

72 

84 

0 

95 

69 

82 

0 

87 

58 

73 

0 

73 

44 

59 

7 

66 

38 

52 

13 

12 

99 

73 

86 

0 

96 

72 

84 

0 

95 

68 

82 

0 

86 

58 

72 

0 
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44 

59 
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65 

38 

52 

13 
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99 
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86 

0 

96 
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84 

0 

95 
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0 
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44 
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8 

65 

38 
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13 
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99 

73 
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0 
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0 
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8 

65 

38 

52 

14 
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99 

73 

86 

0 

96 

72 

84 

0 

95 

68 

82 

0 

85 

56 

71 

0 

72 

43 

58 

8 

65 

38 

52 

14 

16 

99 

73 

86 

0 

95 

72 

84 

0 

95 

68 

82 

0 

84 

56 

70 

0 

71 

43 

57 

9 

65 

38 

52 

14 

17 

99 

73 

86 

0 

95 

71 

83 

0 

95 

67 

81 

0 

84 

55 

70 

0 

71 

42 

57 

9 

64 

38 

51 

14 

18 

99 

74 

87 

0 

95 

71 

83 

0 

95 

67 

81 

0 

83 

55 

69 

0 

71 

42 

57 

9 

64 

38 

51 

14 

19 

99 

74 

87 

0 

95 

71 

83 

0 

95 

67 

81 

0 

83 

54 

69 

0 

71 

42 

57 

9 

64 

37 

51 

14 

20 

99 

74 

87 

0 

95 

71 

83 

0 

94 

67 

81 

0 

82 

54 

68 

1 

70 

42 

56 

10 

64 

37 

51 

14 

21 

99 

74 

87 

0 

95 

71 

83 

0 

94 

67 

81 

0 

82 

53 

68 

1 

70 

41 

56 

10 

64 

37 

51 

15 

22 

99 

74 

87 

0 

95 

71 

83 

0 

94 

66 

80 

0 

81 

53 

67 

1 

70 

41 

56 

10 

64 

37 

51 

15 

2  3 

99 

74 

87 

0 

95 

71 

83 

0 

94 

66 

80 

0 

81 

52 

67 

1 

70 

41 

56 

10 

64 

37 

51 

15 

24 

99 

74 

87 

0 

95 

71 

83 

0 

94 

66 

80 

0 

80 

52 

66 

2 

69 

41 

55 

10 

64 

37 

51 

15 

25 

99 

74 

87 

0 

95 

70 

83 

0 

93 

65 

79 

0 

80 

51 

66 

2 

69 

41 

55 

11 

64 

37 

51 

15 

26 

99 

74 

87 

0 

95 

70 

83 

0 

93 

65 

79 

0 

79 

51 

65 

2 

69 

40 

55 

11 

63 

37 

50 

15 

27 

99 

74 

87 

0 

95 

70 

83 

0 

93 

65 

79 

0 

79 

50 

65 

2 

69 

40 

55 

11 

63 

37 

50 

15 

28 

99 

74 

87 

0 

95 

70 

83 

0 

92 

64 

78 

0 

78 

50 

64 

3 

68 

40 

54 

11 

63 

37 

50 

15 

29 

99 

74 

87 

0 

95 

70 

83 

0 

92 

64 

78 

0 

78 

50 

64 

3 

68 

40 

54 

11 

63 

37 

50 

15 

30 

99 

73 

86 

0 

95 

70 

83 

0 

92 

63 

78 

0 

78 

49 

64 

3 

68 

40 

54 

11 

63 

37 

50 

15 

31 

98 

73 

86 

0 

95 

70 

83 

0 

77 

49 

63 

4 

63 

37 

50 

15 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Baiad  on  1931  •  1960  Data 

WINSLOW,  ARIZONA 

Municipal  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 
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APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

45 

17 

31 

34 

50 

19 

35 

31 

59 

26 

43 

23 

68 

33 

51 

15 

79 

44 

62 

5 

88 

51 

70 

0 

2 

45 

17 

31 

34 

50 

19 

35 

31 

59 

26 

43 

22 

68 

33 

51 

15 

79 

44 

62 

5 

89 

51 

70 

0 

3 

45 

17 

31 

34 

50 

19 

35 

30 

59 

27 

43 

22 

68 

34 

51 

14 

79 

45 

62 

4 

89 

52 

71 

0 

4 

45 

17 

31 

34 

50 

20 

35 

30 

60 

27 

44 

22 

69 

34 

52 

14 

80 

45 

63 

4 

90 

52 

71 

0 

5 

45 

17 

31 

34 

50 

20 

35 

30 

60 

27 

44 

22 

69 

34 

52 

13 

80 

45 

63 

4 

90 

52 

71 

0 

6 

45 

17 

31 

34 

51 

20 

36 

29 

60 

27 

44 

21 

70 

35 

53 

13 

80 

46 

63 

4 

90 

53 

72 

0 

7 

45 

16 

31 

34 

51 

21 

36 

29 

60 

27 

44 

21 

70 

35 

53 

12 

81 

46 

64 

3 

91 

53 

72 

0 

3 

45 

16 

31 

34 

51 

21 

36 

29 

61 

27 

44 

21 

70 

36 

53 

12 

81 

46 

64 

3 

91 

54 

73 

0 

9 

45 

16 

31 

34 

52 

21 

37 

28 

61 

28 

45 

21 

71 

36 

54 

11 

81 

46 

64 

3 

91 

54 

73 

0 

10 

45 

16 

31 

34 

52 

21 
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28 

61 

28 

45 

20 

71 
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11 

81 
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3 

91 

54 
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11 
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22 
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28 

62 

28 

45 

20 

72 
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11 

82 

47 

65 

3 

92 

55 

74 

0 

12 

45 

16 

31 

34 

52 

22 

37 

28 

62 

28 

45 

20 

72 

37 

55 

10 

82 

47 

65 

3 

92 

55 

74 

0 

13 

46 

16 

31 

34 

53 

22 

38 

27 

62 

28 

45 

19 

72 

38 

55 

10 

82 

47 

65 

3 

93 

56 

75 

0 

14 

46 

16 

31 

34 

53 

22 

38 

27 

63 

29 

46 

19 

73 

38 

56 

9 

82 

47 

65 

3 

93 

56 

75 

0 

15 

46 

16 

31 

34 

53 

23 

38 

27 

63 

29 

46 

19 

73 

39 

56 

9 

83 

47 

65 

3 

93 

57 

75 

0 

16 

46 

16 

31 

34 

54 

23 

39 

27 

63 

29 

46 

19 

74 

39 

57 

9 

83 

47 

65 

3 

94 

57 

76 

0 

17 

46 

16 

31 

34 

54 

23 

39 

26 

63 

29 

46 

19 

74 

39 

57 

8 

83 

47 

65 

3 

94 

57 

76 

0 

18 

46 

17 

32 

3  4 

54 

24 

39 

26 

64 

29 

47 

18 

74 

40 

57 

8 

84 

48 

66 
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57 
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0 
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17 
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40 
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64 
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18 
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40 
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48 
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2 

94 

58 

76 

0 

20 

46 

17 

32 

34 

55 

24 

40 

26 

64 

30 

47 

18 

75 

41 

58 

7 

84 

48 

66 

2 

95 

58 

77 

0 

21 

46 

17 

32 

34 

55 

24 

40 

25 

65 

30 

48 

18 

76 

41 

59 

7 

84 

48 

66 

2 

95 

59 

77 

0 

22 

47 

17 

32 

33 

56 

25 

41 

25 

65 

30 

48 

18 

76 

42 

59 

7 

85 

49 

67 

2 

95 

59 

77 

0 

23 

47 

17 

32 

33 

56 

25 

41 

25 

65 

30 

48 

17 

76 

42 

59 

6 

85 

49 

67 

2 

95 

59 

77 

0 

24 

47 

17 

32 

33 

56 

25 

41 

24 

65 

30 

48 

17 

77 

42 

60 

6 

85 

49 
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60 

78 

0 

25 

47 

17 

32 

33 

57 

25 

41 

24 

66 

31 

49 

17 

77 

42 

60 

6 

86 

49 

68 

2 

96 

60 

78 

0 

26 

48 

17 

33 

33 

57 

25 

41 

24 

66 

31 

49 

17 

77 

43 

60 

5 

86 

49 

68 

2 

96 

60 

78 

0 

27 

48 

17 

33 

33 

58 

26 

42 

23 

66 

31 

49 

16 

78 

43 

61 

5 

86 

50 

68 

2 

96 

61 

79 

0 

28 

48 

18 

33 

32 

58 

26 

42 

23 

67 

32 

50 

16 

78 

43 

61 

5 

86 

50 

68 

2 

96 

61 

79 

0 

29 

48 

18 

33 

32 

Feb.  29 

1 

67 

32 

50 

16 

79 

44 

62 

5 

87 

50 

69 

1 

96 

61 

79 

0 

30 

49 

18 

34 

32 
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Feb. 

28 

67 

32 

50 

15 

79 

44 

62 

5 

87 

51 

69 

1 

96 

62 

79 

0 

31 

49 

19 

34 

31 

68 

33 

51 

15 

88 

51 

70 

1 
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AUGUST 

SEPTEMBER 

! 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 
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MAX 
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AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

97 

62 

80 

0 

95 

65 

80 

0 

91 

59 

75 

0 

82 

48 

65 

1 

66 

32 

49 

16 

52 

21 

37 

29 

2 

97 

63 

80 

0 

95 

65 

80 

0 

91 

59 

75 

0 

82 

48 

65 

1 

65 

31 

48 

17 

51 

21 

36 

29 

3 

97 

63 

80 

0 

95 

65 

80 

0 

91 

59 

75 

0 

82 

48 

65 

1 

64 

30 

47 

17 

51 

20 

36 

29 

4 

97 

63 

80 

0 

95 

65 

80 

0 

91 

59 

75 

0 

81 

47 

64 

2 

64 

30 

47 

18 

50 

20 

35 

30 

5 

97 

64 

81 

0 

95 

65 

80 

0 

91 

58 

75 

0 

80 

46 

63 

2 

64 

30 

47 

18 

50 

20 

35 

30 

6 

97 

64 

81 

0 

95 

65 

80 

0 

90 

58 

74 

0 

80 

46 

63 

2 

63 

29 

46 

19 

49 

20 

35 

31 

7 

97 

64 

81 

0 

95 

65 

80 

0 

90 

58 

74 

0 

80 
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45 
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57 

74 
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79 

45 

62 

4 

62 

27 

45 

20 

48 

19 

34 

32 
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97 

65 

81 

0 

94 

64 

79 

0 

90 

57 

74 

0 

78 

44 

61 

4 

61 

27 

44 

21 

48 

19 

34 

32 

11 

97 

65 

81 

0 

94 

64 

79 

0 

89 

56 

73 

0 

78 

44 

61 
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61 

26 
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21 

48 

19 

34 

32 
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97 

65 

81 
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94 
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79 
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89 

56 

73 
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78 
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13 

97 

65 
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79 
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89 

56 

73 
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77 

43 

60 
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59 

26 

43 

23 

47 

19 

33 

32 

14 

97 

65 

81 

0 

94 

64 

79 

0 

89 

55 

72 

0 

76 

42 

59 

7 

58 

25 

42 

23 

47 

19 

33 

32 

15 

97 

65 

81 

0 

94 

64 

79 
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88 

55 

72 

0 

75 

42 

59 

7 

58 

25 

42 

24 

47 

19 

33 

32 

16 

97 

65 

81 

0 

93 

63 

78 

0 

88 

55 

72 

0 

75 

41 

58 

8 

58 

24 

41 

24 

47 

19 

33 

32 

17 

97 

65 

81 

0 

93 

63 

78 

0 

88 

54 

71 

0 

75 

40 

58 

8 

57 

24 

41 

24 

47 

19 

33 

32 

18 

97 

65 

81 

0 

93 

63 

78 

0 

87 

54 

71 

0 

74 

40 

57 

8 

57 

24 

41 

25 

46 

19 

33 

32 

19 

97 

65 

81 

0 

93 

63 

78 

0 

87 

54 

71 

0 

73 

40 

57 

9 

57 

23 

40 

25 

46 

18 

32 

33 

20 

97 

65 

81 

0 

93 

63 

78 

0 

87 

53 

70 

0 

73 

39 

56 

9 

56 

23 

40 

25 

46 

18 

32 

33 

21 

97 

65 

81 

0 

93 

63 

78 

0 
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70 

0 

73 

38 
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10 
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40 
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46 

18 
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97 
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81 

0 
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62 
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86 
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69 
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10 
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22 

39 

26 

46 

18 

32 

33 

23 

97 

65 

81 

0 

93 

62 

78 

0 

86 

52 

69 

0 

71 

37 

54 

11 

55 

22 

39 

27 

46 

18 

32 

33 

24 

96 

65 

81 

0 

92 

62 

77 

0 

85 

52 

69 

0 

71 

36 

54 

12 

54 

22 

38 

27 

46 

18 

32 

33 

25 

96 

65 

81 

0 

92 

62 

77 

0 

85 

51 

68 

0 

70 

36 

53 

12 

54 

22 

38 

27 

45 

18 

32 

33 

26 

96 

65 

81 

0 

92 

61 

77 

0 

84 

51 

68 

0 

70 

36 

53 

12 

53 

21 

37 

28 

45 

18 

32 

33 

27 

96 

65 

81 

0 

92 

61 

77 

0 

84 

50 

67 

0 

69 

35 

52 

13 

53 

21 

37 

28 

45 

18 

32 

33 

28 

96 

65 

81 

0 

92 

61 

77 

0 

84 

50 

67 

0 

68 

34 

51 

14 

52 

21 

37 

28 

45 

18 

32 

33 

29 

96 

65 

81 

0 

92 

60 

76 

0 

83 

49 

66 

0 

68 

34 

51 

14 

52 

21 

37 

29 

45 

18 

32 

34 

30 

96 

65 

81 

0 

91 

60 

76 

0 

83 

49 

66 

0 

67 

33 

50 

15 

52 

21 

37 

29 

45 

17 

31 

34 

31 

96 

65 

81 

0 

91 

60 

76 

0 

67 

33 

50 

15 

45 

17 

31 

34 

25 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

YUMA,  ARIZONA 


Yuma  C 

ounty  Airport 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

69 

44 

57 

9 

71 

44 

58 

8 

78 

49 

64 

4 

84 

54 

69 

2 

93 

62 

78 

0 

99 

68 

84 

0 

2 

69 

44 

57 

9 

71 

44 

58 

8 

78 

49 

64 

4 

84 

54 

69 

2 

93 

62 

78 

0 

99 

68 

84 

0 

3 

69 

44 

57 

9 

71 

44 

58 

8 

78 

49 

64 

4 

84 

54 

69 

2 

93 

62 

78 

0 

100 

68 

84 

0 

4 

69 

44 

57 

9 

72 

44 

58 

8 

78 

49 

64 

4 

85 

54 

70 

93 

62 

78 

0 

100 

68 

84 

0 

5 

69 

44 

57 

9 

72 

44 

58 

7 

79 

50 

65 

3 

85 

54 

70 

94 

62 

78 

0 

100 

69 

85 

0 

6 

69 

44 

57 

9 

72 

45 

59 

7 

79 

50 

65 

3 

85 

55 

70 

94 

62 

78 

0 

101 

69 

85 

0 

7 

69 

44 

57 

9 

72 

45 

59 

7 

79 

50 

65 

3 

85 

55 

70 

94 

63 

79 

0 

101 

69 

85 

0 

8 

69 

44 

57 

9 

72 

45 

59 

7 

79 

50 

65 

3 

86 

55 

71 

94 

63 

79 

0 

101 

69 

85 

0 

9 

69 

44 

57 

9 

73 

45 

59 

7 

80 

50 

65 

3 

86 

56 

71 

95 

63 

79 

0 

102 

70 

86 

0 

10 

69 

44 

57 

9 

73 

45 

59 

7 

80 

50 

65 

3 

86 

56 

71 

95 

63 

79 

0 

102 

70 

86 

0 

11 

69 

43 

56 

9 

73 

46 

60 

7 

80 

50 

65 

3 

87 

56 

72 

95 

64 

80 

0 

102 

70 

86 

0 

12 

69 

43 

56 

9 

73 

46 

60 

6 

80 

51 

66 

3 

87 

57 

72 

95 

64 

80 

0 

102 

71 

87 

0 

13 

69 

43 

56 

9 

73 

46 

60 

6 

80 

51 

66 

3 

88 

57 

73 

0 

95 

64 

80 

0 

103 

71 

87 

0 

14 

69 

43 

56 

9 

74 

46 

60 

6 

80 

51 

66 

3 

88 

57 

73 

0 

95 

64 

80 

0 

103 

71 

87 

0 

15 

69 

43 

56 

9 

74 

46 

60 

6 

81 

51 

66 

3 

88 

57 

73 

0 

96 

64 

80 

0 

103 

72 

88 

0 

16 

69 

43 

56 

9 

74 

46 

60 

6 

81 

51 

66 

3 

88 

58 

73 

0 

96 

64 

80 

0 

104 

72 

88 

0 

17 

69 

43 

56 

9 

74 

47 

61 

6 

81 

51 

66 

3 

89 

58 

74 

0 

96 

64 

80 

0 

104 

72 

88 

0 

18 

69 

43 

56 

9 

75 

47 

61 

5 

81 

51 

66 

3 

89 

58 

74 

0 

96 

65 

81 

0 

104 

73 

89 

0 

19 

69 

43 

56 

9, 

75 

47 

61 

5 

81 

51 

66 

2 

90 

59 

75 

0 

96 

65 

81 

0 

105 

73 

89 

0 

20 

69 

43 

56 

9' 

75 

47 

61 

5 

82 

52 

67 

2 

90 

59 

75 

0 

97 

65 

81 

0 

105 

73 

89 

0 

21 

69 

43 

56 

9 

75 

47 

61 

5 

82 

52 

67 

2 

90 

59 

75 

0 

97 

65 

81 

0 

105 

74 

90 

0 

22 

69 

43 

56 

9  ' 

76 

48 

62 

5 

82 

52 

67 

2 

90 

60 

75 

0 

97 

65 

81 

0 

105 

74 

90 

0 

23 

70 

43 

57 

9 

76 

48 

62 

5 

82 

52 

67 

2 

91 

60 

76 

0 

97 

66 

82 

0 

106 

75 

91 

0 

24 

70 

43 

57 

9 

76 

48 

62 

5 

82 

52 

67 

2 

91 

60 

76 

0 

97 

66 

82 

0 

106 

75 

91 

0 

25 

70 

44 

57 

9 

76 

48 

62 

4 

82 

52 

67 

2 

91 

60 

76 

0 

97 

66 

82 

0 

106 

75 

91 

0 

26 

70 

44 

57 

9 

77 

48 

63 

4 

83 

52 

68 

2 

91 

60 

76 

0 

98 

66 

82 

0 

106 

76 

91 

0 

27 

70 

44 

57 

9 

77 

49 

63 

4 

83 

53 

68 

2 

92 

61 

77 

0 

98 

66 

82 

0 

106 

76 

91 

0 

28 

70 

44 

57 

9 

77 

49 

63 

4 

83 

53 

68 

2 

92 

61 

77 

0 

98 

66 

82 

0 

107 

76 

92 

0 

29 

70 

44 

57 

8 

Feb.  29 

val 
Feb. 

83 

53 

68 

2 

93 

61 

77 

0 

99 

67 

83 

0 

107 

77 

92 

0 

30 

71 

44 

58 

8 

ues 

28 

83 

53 

68 

2 

93 

61 

77 

0 

99 

67 

83 

0 

107 

77 

92 

0 

31 

71 

44 

58 

8 

same  as 

84 

53 

69 

2 

99 

67 

83 

0 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

108 

78 

93 

0 

107 

82 

95 

0 

106 

78 

92 

0 

99 

70 

85 

0 

85 

55 

70 

1 

74 

47 

61 

5 

2 

108 

79 

94 

0 

107 

82 

95 

0 

106 

78 

92 

0 

98 

69 

84 

0 

84 

55 

70 

1 

73 

47 

60 

6 

3 

108 

79 

94 

0 

107 

82 

95 

0 

106 

78 

92 

0 

98 

69 

84 

0 

84 

54 

69 

1 

73 

46 

60 

6 

4 

108 

80 

94 

0 

107 

82 

95 

0 

106 

78 

92 

0 

97 

68 

83 

0 

83 

53 

68 

2 

73 

46 

60 

6 

5 

108 

80 

94 

0 

107 

82 

95 

0 

106 

78 

92 

0 

97 

68 

83 

0 

83 

53 

68 

2 

72 

46 

59 

6 

6 

108 

80 

94 

0 

107 

82 

95 

0 

106 

77 

92 

0 

97 

67 

82 

0 

82 

53 

68 

2 

72 

46 

59 

7 

7 

108 

80 

94 

0 

107 

82 

95 

0 

105 

77 

91 

0 

96 

67 

82 

0 

82 

52 

67 

2 

72 

46 

59 

7 

8 

108 

81 

95 

0 

107 

82 

95 

0 

105 

77 

91 

0 

96 

66 

81 

0 

81 

52 

67 

2 

72 

46 

59 

7 

9 

108 

81 

95 

0 

107 

81 

94 

0 

105 

77 

91 

0 

95 

66 

81 

0 

81 

52 

67 

2 

72 

46 

59 

7 

10 

108 

81 

95 

0 

107 

81 

94 

0 

105 

77 

91 

0 

95 

66 

81 

0 

80 

51 

66 

3 

71 

46 

59 

7 

11 

108 

81 

95 

0 

107 

81 

94 

0 

105 

76 

91 

0 

94 

65 

80 

0 

80 

51 

66 

3 

71 

45 

58 

7 

12 

108 

82 

95 

0 

107 

81 

94 

0 

105 

76 

91 

0 

94 

65 

80 

0 

80 

51 

66 

3 

71 

45 

58 

8 

13 

109 

82 

96 

0 

107 

81 

94 

0 

104 

76 

90 

0 

93 

64 

79 

0 

80 

50 

65 

3 

71 

45 

58 

8 

14 

109 

82 

96 

0 

107 

81 

94 

0 

104 

76 

90 

0 

93 

64 

79 

0 

79 

50 

65 

3 

71 

45 

58 

8 

15 

109 

82 

96 

0 

107 

81 

94 

0 

104 

75 

90 

0 

93 

63 

78 

0 

79 

50 

65 

3 

71 

45 

58 

8 

16 

109 

82 

96 

0 

107 

81 

94 

0 

104 

75 

90 

0 

92 

63 

78 

0 

78 

49 

64 

3 

71 

45 

58 

8 

17 

109 

82 

96 

0 

106 

80 

93 

0 

104 

75 

90 

0 

92 

62 

77 

0 

78 

49 

64 

4 

70 

45 

58 

8 

18 

108 

82 

95 

0 

106 

80 

93 

0 

103 

74 

89 

0 

91 

62 

77 

0 

77 

49 

63 

4 

70 

45 

58 

8 

19 

108 

82 

95 

0 

106 

80 

93 

0 

103 

74 

89 

0 

91 

61 

76 

0 

77 

49 

63 

4 

70 

45 

58 

8 

20 

108 

82 

95 

0 

106 

80 

93 

0 

103 

74 

89 

0 

90 

61 

76 

0 

77 

48 

63 

4 

70 

45 

58 

8 

21 

108 

82 

95 

0 

106 

80 

93 

0 

102 

73 

88 

0 

90 

60 

75 

0 

77 

48 

63 

4 

70 

45 

58 

8 

22 

108 

82 

95 

0 

106 

80 

93 

0 

102 

73 

88 

0 

89 

60 

75 

0 

76 

48 

62 

4 

70 

45 

58 

8 

23 

108 

82 

95 

0 

106 

80 

93 

0 

102 

73 

88 

0 

89 

59 

74 

0 

76 

48 

62 

4 

70 

45 

58 

8 

24 

108 

82 

95 

0 

106 

79 

93 

0 

101 

72 

87 

0 

88 

59 

74 

0 

76 

47 

62 

5 

70 

44 

57 

8 

25 

108 

82 

95 

0 

106 

79 

93 

0 

101 

72 

87 

0 

88 

58 

73 

0 

75 

47 

61 

5 

70 

44 

57 

8 

26 

108 

82 

95 

0 

106 

79 

93 

0 

101 

72 

87 

0 

87 

58 

73 

0 

75 

47 

61 

5 

70 

44 

57 

8 

27 

108 

82 

95 

0 

106 

79 

93 

0 

100 

71 

86 

0 

87 

57 

72 

0 

75 

47 

61 

5 

69 

44 

57 

9 

28 

108 

82 

95 

0 

106 

79 

93 

0 

100 

71 

86 

0 

86 

57 

72 

0 

74 

47 

61 

5 

69 

44 

57 

9 

29 

108 

82 

95 

0 

106 

78 

92 

0 

100 

70 

85 

0 

86 

56 

71 

0 

74 

47 

61 

5 

69 

44 

57 

9 

30 

108 

82 

95 

0 

106 

78 

92 

0 

99 

70 

85 

0 

85 

56 

71 

0 

74 

47 

61 

5 

69 

44 

57 

9 

31 

1U8 

82 

95 

0 

106 

78 

92 

0 

85 

56 

71 

0 

69 

44 

57 

9 

26 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

FORT  SMITH,  ARKANSAS 

Municipal   Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

51 

30 

41 

24 

52 

30 

41 

24 

59 

36 

48 

18 

68 

45 

57 

10 

78 

55 

67 

85 

63 

74 

0 

2 

51 

30 

41 

24 

52 

30 

41 

24 

59 

36 

48 

18 

68 

45 

57 

10 

78 

55 

67 

86 

64 

75 

0 

3 

50 

30 

40 

25 

52 

30 

41 

24 

59 

36 

48 

18 

69 

45 

57 

9 

78 

55 

67 

86 

64 

75 

0 

4 

50 

30 

40 

25 

52 

31 

42 

23 

59 

37 

48 

18 

69 

46 

58 

9 

78 

56 

67 

86 

64 

75 

0 

5 

50 

30 

40 

25 

52 

31 

42 

23 

59 

37 

48 

18 

70 

46 

58 

8 

78 

56 

67 

87 

65 

76 

0 

6 

50 

30 

40 

25 

53 

31 

42 

23 

60 

37 

49 

17 

70 

46 

58 

8 

79 

56 

68 

87 

65 

76 

0 

7 

50 

30 

40 

25 

53 

31 

42 

23 

60 

37 

49 

17 

71 

47 

59 

7 

79 

56 

68 

87 

65 

76 

0 

8 

50 

30 

40 

25 

53 

31 

42 

23 

60 

37 

49 

17 

71 

47 

59 

7 

79 

57 

68 

88 

66 

77 

0 

9 

50 

29 

40 

25 

53 

31 

42 

23 

60 

38 

49 

17 

71 

48 

60 

6 

79 

57 

68 

88 

66 

77 

0 

10 

49 

29 

39 

26 

54 

32 

43 

22 

61 

38 

50 

16 

72 

48 

60 

6 

79 

57 

68 

88 

66 

77 

0 

11 

49 

29 

39 

26 

54 

32 

43 

22 

61 

38 

50 

16 

72 

48 

60 

6 

80 

57 

69 

89 

66 

78 

0 

12 

49 

29 

39 

26 

54 

32 

43 

22 

61 

38 

50 

16 

73 

49 

61 

5 

80 

58 

69 

89 

67 

78 

0 

13 

49 

29 

39 

26 

54 
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52 

31 

42 

24 

21 

93 

71 

82 

0 

92 

70 

81 

0 

85 

60 

73 

0 

74 

48 

61 

5 
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35 

47 

18 

52 

31 

42 

24 

22 

93 

71 

82 

0 

92 

70 

81 

0 

84 

60 

72 

74 

48 

61 

5 

58 

35 

47 

19 

52 

31 

42 

24 

23 

93 

71 

82 

0 

92 

70 

81 

0 

84 

59 

72 

74 

47 

61 

5 

57 

35 

46 

19 

52 

31 

42 

24 

24 

93 

71 

82 

0 

92 

70 

81 

0 

83 

59 

71 

73 

47 

60 

6 

57 

35 

46 

19 

51 

31 

41 

24 

25 

93 

71 

82 

0 

92 

69 

81 

0 

83 

58 

71 

73 

47 

60 

6 

56 

34 

45 

19 

51 

31 

41 

24 

26 

93 

71 

82 

0 

92 

69 

81 

0 

83 

58 

71 

72 

46 

59 

7 

56 

34 

45 

20 

51 

31 

41 

24 

27 

93 

71 

82 

0 

92 

69 

81 

0 

82 

58 

70 

72 

46 

59 

7 

56 

34 

45 

20 

51 

31 

41 

24 

28 

93 

71 

82 

0 

92 

69 

81 

0 

82 

57 

70 

71 

45 

58 

7 

55 

34 

45 

20 

51 

31 

41 

24 

29 

93 

71 

82 

0 

92 

68 

80 

0 

81 

57 

69 

71 

45 

58 

7 

55 

34 

45 

21 

51 

31 

41 

24 

30 

93 

71 

82 

0 

92 

68 

80 

0 

81 

57 

69 

70 

44 

57 

8 

55 

33 

44 

21 

51 

31 

41 

24 

31 

93 

71 

82 

0 

92 

68 

80 

0 

70 

44 

57 

8 

51 

31 

41 

24 

28 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  -  1960  Data 

TEXARKANA,  ARKANSAS 

Municipal  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

55 

36 

46 

20 

56 

36 

46 

19 

62 

41 

52 

14 

70 

48 

59 

8 

79 

57 

68 

0 

86 

65 

76 

0 

2 

55 

36 

46 

20 

56 

36 

46 

19 

62 

41 

52 

14 

71 

49 

60 

7 

79 

58 

69 

0 

87 

66 

77 

0 

3 

55 

36 

46 

20 

56 

36 

46 

19 

63 

41 

52 

14 

71 

49 

60 

7 

79 

58 

69 

0 

87 

66 

77 

0 

4 

55 

36 

46 

20 

57 

36 

47 

19 

63 

41 

52 

14 

71 

49 

60 

7 

80 

58 

69 

0 

87 

66 

77 

0 

5 

55 

35 

45 

20 

57 

36 

47 

19 

63 

42 

53 

13 

72 

50 

61 

6 

80 

58 

69 

0 

87 

67 

77 

0 

6 

55 

35 

45 

20 

57 

36 

47 

18 

63 

42 

53 

13 

72 

50 

61 

6 

80 

58 

69 

0 

88 

67 

78 

0 

7 

55 

35 

45 

20 

57 

37 

47 

18 

64 

42 

53 

13 

72 

50 

61 

6 

80 

59 

70 

0 

88 

67 

78 

0 

8 

55 

35 

45 

20 

57 

37 

47 

18 

64 

42 

53 

13 

73 

51 

62 

5 

80 

59 

70 

0 

88 

67 

78 

0 

9 

54 

35 

45 

21 

58 

37 

48 

18 

64 

42 

53 

13 

73 

51 

62 

5 

81 

59 

70 

0 

89 

68 

79 

0 

10 

54 

35 

45 

21 

58 

37 

48 

18 

64 

43 

54 

12 

73 

51 

62 

5 

81 

59 

70 

0 

89 

68 

79 

0 

11 

54 

35 

45 

21 

58 

37 

48 

17 

64 

43 

54 

12 

74 

52 

63 

4 

81 

60 

71 

0 

89 

68 

79 

0 

12 

54 

35 

45 

21 

58 

38 

48 

17 

65 

43 

54 

12 

74 

52 

63 

4 

81 

60 

71 

0 

90 

68 

79 
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13 

54 

35 

45 

21 

58 

38 

48 

17 
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43 

54 

12 

74 

52 
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45 
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59 

38 

49 

17 
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43 

54 

12 

74 

53 

64 

4 

82 

60 

71 

0 

90 

69 

80 

0 

15 

54 

35 

45 

21 

59 

38 

49 

17 

65 

44 

55 

12 

75 

53 

64 

3 

82 

61 

72 

0 

90 

69 

80 

0 

16 

54 

35 

45 

21 

59 

38 

49 

16 

66 

44 

55 

11 

75 

53 

64 

3 

82 

61 

72 

0 

90 

69 

80 

0 

17 

54 

35 

45 

21 

59 

39 

49 

16 

66 

44 

55 

11 

75 

54 

65 

3 

82 

61 

72 

0 

91 

69 

80 

0 

18 

55 

35 

45 

20 

60 

39 

50 

16 

66 

44 

55 

11 

76 

54 

65 

3 

82 

61 

72 

0 

91 

70 

81 

0 

19 

55 

35 

45 

20 

60 

39 

50 

16 

67 

45 

56 

11 

76 

54 

65 

2 

83 

62 

73 

0 

91 

70 

81 

0 

20 

55 

35 

45 

20 

60 

39 

50 

16 

67 

45 

56 

10 

76 

55 

66 

2 

83 

62 

73 

0 

91 

70 

81 

0 

21 

55 

35 

45 

20 

60 

39 

50 

15 

67 

45 

56 

10 

76 

55 

66 

2 

83 

62 

73 

0 

91 

70 

81 

0 

22 

55 

35 

45 

20 

60 

39 

50 

15 

67 

45 

56 

10 

77 

55 

66 

2 

84 

62 

73 

0 

91 

70 

81 

0 

23 

55 

35 

45 

20 

61 

40 

51 

15 

68 

46 

57 

10 

77 

55 

66 

2 

84 

63 

74 

0 

92 

71 

82 

0 

24 

55 

35 

45 

20 

61 

40 

51 

15 

68 

46 

57 

10 

77 

56 

67 

84 

63 

74 
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92 

71 

82 

0 

25 

55 

35 

45 

20 

61 

40 

51 

15 

68 

46 

57 

10 

77 

56 

67 

84 

63 

74 

0 

92 

71 

82 

0 

26 

56 

35 

46 

20 

61 

40 

51 

15 

68 

46 

57 

10 

78 

56 

67 

85 

64 

75 
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92 

71 

82 

0 

27 

56 

35 

46 

20 

62 

40 

51 

14 

69 

47 

58 

9 

78 

57 

68 

85 

64 

75 

0 

92 

71 

82 

0 

28 

56 

35 

46 

20 

62 

41 

52 

14 

69 

47 

58 

9 

78 

57 

68 

85 

64 

75 

0 

92 

71 

82 

0 

29 

56 

36 

46 

19 

Feb.  29 

, 

ues 
28 

69 

47 

58 

9 

79 

57 

68 

0 

85 

64 

75 

0 

92 

71 

82 

0 

30 

56 

36 

46 

19 

same  as 

Feb. 

70 

47 

59 

8 

79 

57 

68 

0 

86 

65 

76 

0 

92 

71 

82 

0 

31 

56 

36 

46 

19 

70 

48 

59 

8 

86 

65 

76 

0 

JUL^l 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 
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MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

92 

71 

82 

0 

94 

73 

84 

0 

92 

70 

81 

0 

84 

59 

72 

0 

71 

47 

59 

7 

59 

39 

49 

16 

2 

92 

71 

82 

0 

94 

73 

84 

0 
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69 

80 

0 

84 

59 

72 

0 
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47 

59 
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59 
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16 
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16 
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93 
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73 

84 

0 

91 

69 

80 

0 

83 

58 

71 

0 

70 

46 

58 

8 

58 

38 

48 

17 

5 

93 

72 

83 

0 

94 

73 

84 

0 

91 

68 

80 

0 

83 

58 

71 

0 

69 

46 

58 

8 

58 

38 

48 

17 

6 

93 

72 

83 

0 

94 

73 

84 

0 

90 

68 

79 

0 

82 

58 

70 

69 

45 

57 

8 

58 

38 

48 

17 

7 

93 

72 

83 

0 

94 

73 

84 

0 

90 

68 

79 

0 

82 

57 

70 

68 

45 

57 

9 

58 

38 

48 

17 

8 

93 

72 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

90 

68 

79 

0 

82 

57 

70 
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45 

57 

9 

58 

38 

48 

17 

9 

93 

72 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

90 

67 

79 

0 

81 

56 

69 

67 

44 

56 

10 

57 

38 

48 

17 

10 

93 

72 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

89 

67 

78 

0 

81 

56 

69 

67 

44 

56 

10 

57 

38 

48 

17 

11 

93 

72 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

89 

67 
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0 

81 

56 

69 
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55 

10 

57 
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47 

18 

12 
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72 

83 
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72 
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0 

89 
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78 
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55 

68 
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43 

55 

11 
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37 

47 

18 

13 

93 

72 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

89 

66 

78 

0 

80 

55 

68 

2 

65 

43 

54 

11 

57 

37 

47 

18 

14 

93 

72 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

89 

66 

78 

0 

80 

55 

68 

2 

65 

42 

54 

11 

57 

37 

47 

18 

15 

93 

72 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

88 

65 

77 

0 

79 

54 

67 

2 

65 

42 

54 

12 

57 

37 

47 

18 

16 

93 

72 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

88 

65 

77 

0 

79 

54 

67 

2 

64 

42 

53 

12 

57 

37 

47 

18 

17 

93 

72 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

88 

65 

77 

0 

79 

53 

66 

2 

64 

42 

53 

12 

56 

37 

47 

18 

18 

93 

72 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

88 

64 

76 

0 

78 

53 

66 

3 

63 

41 

52 

12 

56 

37 
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18 

19 

93 

72 

83 

0 

93 
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0 
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0 

78 
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13 

56 

37 

47 

18 
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93 
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93 

72 

83 

0 
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64 
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0 
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52 
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3 
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41 
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13 

56 

37 

47 

19 

21 

94 

72 

83 

0 

93 

72 

83 

0 

87 

63 

75 

0 

77 

52 

65 

3 

63 

41 

52 

13 

56 

37 

47 

19 

22 

94 

72 

83 

0 

93 

72 

83 

0 

86 

63 

75 

0 

76 

51 

64 

4 

62 

40 

51 

13 

56 

37 

47 

19 

23 

94 

72 

83 

0 

93 

71 

82 

0 

86 

63 

75 

0 

76 

51 

64 

4 

62 

40 

51 

14 

56 

37 

47 

19 

24 

94 

72 

83 

0 

93 

71 

82 

0 

86 

62 

74 

0 

75 

51 

63 

4 

62 

40 

51 

14 

56 

36 

46 

19 

25 

94 

72 

83 

0 

93 

71 

82 

0 

86 

62 

74 

0 

75 

50 

63 

4 

61 

40 

51 

14 

56 

36 

46 

19 

26 

94 

72 

83 

0 

93 

71 

82 

0 

85 

61 

73 

0 

74 

50 

62 

5 

61 

39 

50 

15 

55 

36 

46 

19 

27 

94 

72 

83 

0 

92 

71 

82 

0 

85 

61 

73 

0 

74 

49 

62 

5 

61 

39 

50 

15 

55 

36 

46 

19 

28 

94 

72 

83 

0 

92 

70 

81 

0 

85 

61 

73 

0 

74 

49 

62 

5 

60 

39 

50 

15 

55 

36 

46 

20 

29 

94 

72 

83 

0 

92 

70 

81 

0 

84 

60 

72 

0 

73 

49 

61 

6 

60 

39 

50 

16 

55 

36 

46 

20 

30 

94 

72 

83 

0 

92 

70 

81 

0 

84 

60 

72 

0 

72 

48 

60 

6 

60 

39 

50 

16 

55 

36 

46 

20 

31 

94 

72 

83 

0 

92 

70 

81 

0 

72 

48 

60 

6 

55 

36 

46 

20 

29    - 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Basttd  on  1931  -  1960  Data 

BAKERSFIELD,  CALIFORNIA 

Meadows  Field 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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AVG 

DAY 
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57 

37 

47 

18 

60 

39 

50 

16 

67 

43 

55 

11 

71 

47 

59 

6 

81 

54 

68 

88 

58 

73 

0 

2 

57 

37 

47 

18 

60 

39 

50 

16 

67 

43 

55 

11 

72 

47 

60 

6 

81 

54 

68 

88 

f  S 

73 

0 

3 

57 

37 

47 

18 

60 

39 

50 

15 

67 

43 

55 

11 

72 

47 

60 

6 

82 

54 

68 

88 

59 

74 

0 

4 

57 

37 

47 

18 

60 

39 

50 

15 

68 

43 

56 

10 

72 

47 

60 

6 

82 

55 

69 

88 

59 

74 

0 

5 

57 

37 

47 

18 

60 

39 

50 

15 

68 

44 

56 

10 

72 

47 

60 

6 

82 

55 

69 

89 

59 

74 

0 

6 

57 

37 

47 

18 

61 

40 

51 

15 

68 

44 

56 

10 

73 

47 

60 

5 

82 

55 

69 

89 

59 

74 

0 

7 

57 

37 

47 

18 

61 

40 

51 

14 

68 

44 

56 

10 

73 

48 

61 

5 

83 

55 

69 

89 

60 

75 

0 

8 

57 

37 

47 

18 

61 

40 

51 

14 

68 

44 

56 

9 

73 

48 

61 

5 

83 

55 

69 

90 

60 

75 

0 

9 

5.7 

37 

47 

18 

61 

40 

51 

14 

68 

44 

56 

9 

74 

48 

61 

5 

83 

55 

69 

90 

60 

75 

0 

10 

57 

37 

47 

18 

62 

40 

51 

14 

69 

44 

57 

9 

74 

48 

61 

5 

83 

55 

69 

90 

60 

75 

0 

11 

57 

37 

47 

18 

62 

40 

51 

14 

69 

44 

57 

9 

74 

49 

62 

4 

84 

56 

70 

91 

61 

76 

0 

12 

57 

37 

47 

18 

62 

41 

52 

13 

69 

44 

57 

9 

75 

49 

62 

4 

84 

56 

70 

91 

61 

76 

0 

13 

57 
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47 

18 

62 

41 

52 
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69 
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57 

9 

75 

49 
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84 
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57 
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47 
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41 
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44 

57 

9 

76 

50 
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4 

84 

56 

70 

92 

62 

77 

0 

16 

57 

37 

47 

18 

63 

41 

52 

13 

69 

44 

57 

9 

76 

50 

63 

3 

85 

56 

71 

92 

62 

77 

0 

17 

57 

37 

47 

18 

64 

42 

53 

12 

70 

45 

58 

8 

76 

50 

63 

3 

85 

56 

71 

92 

62 

77 

0 

18 

57 

37 

47 

18 

64 

42 

53 

12 

70 

45 

58 

8 

77 

51 

64 

3 

85 

56 

71 

93 

63 

78 

0 

19 

57 

37 

47 

18 

64 

42 

53 

12 

70 

45 

58 

8 

77 

51 

64 

3 
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20 
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18 
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12 
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45 
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0 

21 

57 

38 

48 

17 

65 

42 

54 

12 

70 

45 

58 

8 

78 

52 

65 

2 

86 

57 

72 

0 

94 

64 

79 

0 

22 

58 

38 

48 

17 

65 

42 

54 

11 

70 

45 

58 

8 

78 

52 

65 

2 

86 

57 

72 

0 

94 

64 

79 

0 

23 

58 

38 

48 

17 
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42 

54 

11 
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45 

58 

8 

78 

52 
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2 

86 

57 

72 

0 

94 

64 

79 

0 

24 

58 

38 

48 

17 

65 

42 

54 

11 

70 

45 

58 

8 

78 

52 

65 

2 

86 

57 

72 

0 

95 

64 

80 

0 

25 

58 

38 

48 

17 

66 

43 

55 

11 

71 

45 
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7 

79 

53 

66 

2 

87 
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55 

11 

71 
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7 

79 

53 

66 

87 
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72 

0 

95 
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43 
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11 

71 

46 

59 

7 

79 

53 

66 

87 

58 

73 

0 

96 

65 

81 

0 

28 

58 

38 

48 

17 

67 

43 

55 

11 

71 

46 

59 

7 

80 

53 

67 

87 

58 

73 

0 

96 

66 

81 

0 

29 
30 
31 

59 
59 
59 

38 
38 
39 

49 
49 
49 

17 
17 
16 

Feb.  29 
same  as 

values 

Feb.  28 

71 
71 
71 

46 
46 
46 

59 
59 
59 

7 
7 
7 

80 
80 

54 
54 

67 
67 

87 
88 
88 

58 
58 
58 

73 
73 
73 

0 
0 
0 

97 
97 

66 

66 

82 
82 

0 
0 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

98 

67 

83 

0 

100 

68 

84 

0 

95 

63 

79 

0 

87 

57 

72 

0 

74 

47 

61 

5 

63 

40 

52 

14 

2 

98 

67 

83 

0 

100 

68 

84 

0 

95 

63 

79 

0 

87 

57 

72 

0 

74 

47 

61 

5 

63 

40 

52 

14 

3 

98 

67 

83 

0 

100 

67 

84 

0 

95 

63 

79 

0 

86 

57 

72 

0 

73 

46 

60 

5 

62 

40 

51 

14 

4 

99 

68 

84 

0 

100 

67 

84 

0 

95 

63 

79 

0 

86 

57 

72 

0 

73 

46 

60 

6 

62 

40 

51 

14 

5 

99 

68 

84 

0 

100 

67 

84 

0 

94 

63 

79 

0 

85 

57 

71 

0 

73 

46 

60 

6 

61 

39 

50 

15 

6 

99 

68 

84 

0 

99 

67 

83 

0 

94 

63 

79 

0 

85 

56 

71 

0 

72 

46 

59 

6 

61 

39 

50 

15 

7 

100 

68 

84 

0 

99 

67 

83 

0 

94 

63 

79 

0 

85 

56 

71 

0 

72 

45 

59 

7 

60 

39 

50 

15 

8 

100 

68 

84 

0 

99 

67 

83 

0 

94 

63 

79 

0 

84 

55 

70 

0 

71 

45 

58 

7 

60 

39 

50 

15 

9 

100 

68 

84 

0 

99 

67 

83 

0 

94 

63 

79 

0 

84 

55 

70 

0 

71 

44 

58 

8 

60 

39 

50 

16 

10 

100 

68 

84 

0 

99 

67 

83 

0 

93 

62 

78 

0 

83 

55 

69 

0 

71 

44 

58 

8 

60 

39 

50 

16 

11 

100 

68 

84 

0 

99 

66 

83 

0 

93 

62 

78 

0 

83 

54 

69 

0 

70 

44 

57 

8 

60 

39 

50 

16 

12 

100 

68 

84 

0 

98 

66 

82 

0 

93 

62 

78 

0 

83 

54 

69 

0 

70 

44 

57 

8 

59 

39 

49 

16 

13 

101 

68 

85 

0 

98 

66 

82 

0 

93 

62 

78 

0 

82 

54 

68 

69 

43 

56 

9 

59 

39 

49 

16 

14 

101 

68 

85 

0 

98 

66 

82 

0 

92 

62 

77 

0 

82 

54 

68 

69 

43 

56 

9 

59 

39 

49 

16 

15 

101 

69 

85 

0 

98 

66 

82 

0 

92 

61 

77 

0 

81 

53 

67 

69 

43 

56 

9 

59 

38 

49 

16 

16 

101 

69 

85 

0 

98 

66 

82 

0 

92 

61 

77 

0 

81 

53 

67 

68 

43 

56 

10 

59 

38 

49 

16 

17 

101 

69 

85 

0 

98 

66 

82 

0 

92 

61 

77 

0 

81 

52 

67 

68 

42 

55 

10 

58 

38 

48 

17 

18 

101 

69 

85 

0 

97 

65 

81 

0 

91 

61 

76 

0 

80 

52 

66 

68 

42 

55 

10 

58 

38 

48 

17 

19 

101 

69 

85 

0 

97 

65 

81 

0 

91 

61 

76 

0 

80 

52 

66 

67 

42 

55 

11 

58 

38 

48 

17 

20 

101 

69 

85 

0 

97 

65 

81 

0 

91 

60 

76 

0 

79 

51 

65 

2 

67 

42 

55 

11 

58 

38 

48 

17 

21 

101 

69 

85 

0 

97 

65 

81 

0 

91 

60 

76 

0 

79 

51 

65 

2 

66 

42 

54 

11 

58 

38 

48 

17 

22 

101 

69 

85 

0 

97 

65 

81 

0 

90 

60 

75 

0 

78 

51 

65 

2 

66 

41 

54 

12 

58 

38 

48 

17 

23 

101 

68 

85 

0 

96 

65 

81 

0 

90 

60 

75 

0 

78 

50 

64 

2 

66 

41 

54 

12 

58 

38 

48 

17 

24 

101 

68 

85 

0 

96 

65 

81 

0 

90 

59 

75 

0 

78 

50 

64 

2 

65 

41 

53 

12 

57 

38 

48 

17 

25 

101 

68 

85 

0 

96 

65 

81 

0 

89 

59 

74 

0 

77 

50 

64 

2 

65 

41 

53 

12 

57 

38 

48 

17 

26 

101 

68 

85 

0 

96 

64 

80 

0 

89 

59 

74 

0 

77 

50 

64 

2 

65 

41 

53 

12 

57 

38 

48 

17 

27 

101 

68 

85 

0 

96 

64 

80 

0 

89 

59 

74 

0 

76 

49 

63 

3 

64 

4i 

53 

13 

57 

38 

48 

17 

28 

101 

68 

85 

0 

96 

64 

80 

0 

88 

58 

73 

0 

76 

49 

63 

3 

64 

40 

52 

13 

57 

38 

48 

17 

29 

101 

68 

85 

0 

95 

64 

80 

0 

88 

58 

73 

0 

75 

48 

62 

3 

64 

40 

52 

13 

57 

37 

47 

18 

30 

101 

68 

85 

0 

95 

64 

80 

0 

87 

58 

73 

0 

75 

48 

62 

3 

63 

40 

52 

14 

57 

37 

47 

18 

31 

101 

68 

85 

0 

95 

64 

80 

0 

75 

48 

62 

4 

57 

37 

47 

18 

30 


U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Basad  on  1931  -  1960  Data 

BISHOP,  CALIFORNIA 


B 

ishop  Airpo 

rt 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

53 

22 

38 

27 

54 

22 

38 

27 

60 

29 

45 

21 

68 

33 

51 

15 

77 

42 

60 

7 

85 

46 

66 

3 

2 

53 

22 

38 

27 

54 

22 

38 

27 

60 

29 

45 

21 

68 

33 

51 

14 

77 

42 

60 

7 

85 

46 

66 

3 

3 

53 

22 

38 

27 

54 

22 

38 

27 

61 

29 

45 

20 

68 

34 

51 

14 

78 

43 

61 

6 

86 

46 

66 

3 

4 

53 

21 

37 

28 

54 

23 

39 

27 

61 

29 

45 

20 

68 

34 

51 

13 

78 

43 

61 

6 

86 

47 

67 

2 

5 

53 

21 

37 

28 

54 

23 

39 

27 

61 

29 

45 

20 

69 

35 

52 

13 

78 

43 

61 

6 

87 

47 

67 

2 

6 

53 

21 

37 

28 

54 

23 

39 

27 

61 

29 

45 

20 

69 

35 

52 

13 

79 

43 

61 

5 

87 

47 

67 

2 

7 

53 

21 

37 

28 

54 

23 

39 

26 

62 

29 

46 

19 

70 

35 

53 

13 

79 

43 

61 

5 

87 

47 

67 

2 

8 

53 

21 

37 

28 

55 

24 

40 

26 

62 

29 

46 

19 

70 

35 

53 

12 

79 

43 

61 

5 

87 

48 

68 

2 

9 

52 

21 

37 

28 

55 

24 

40 

26 

62 

29 

46 

19 

70 

36 

53 

12 

79 

43 

61 

5 

88 

48 

68 

2 

10 

52 

21 

37 

28 

55 

24 

40 

25 

62 

29 

46 

19 

71 

36 

54 

12 

80 

44 

62 

5 

88 

48 

68 

2 

11 

52 

21 

37 

28 

55 

25 

40 

25 

63 

30 

47 

19 

71 

36 

54 

11 

80 

44 

62 

5 

88 

49 

69 

2 

12 

52 

21 

37 

28 

55 

25 

40 

25 

63 

30 

47 

19 

72 

37 

55 

11 

80 

44 

62 

5 

89 

49 

69 

13 

52 

21 

37 

28 

55 

25 

40 

25 

63 

30 

47 

19 

72 

37 

55 

11 

80 

44 

62 

5 

89 

49 

69 

14 

52 

20 

36 

29 

56 

25 

41 

24 

63 

30 

47 

19 

72 

37 

55 

11 

80 

44 

62 

5 

89 

49 

69 

15 

52 

20 

36 

29 

56 

25 

41 

24 

64 

30 

47 

18 

72 

37 

55 

10 

80 

44 

62 

5 

89 

50 

70 

16 

52 

20 

36 

29 

56 

26 

41 

24 

64 

30 

47 

18 

73 

38 

56 

10 

81 

44 

63 

5 

90 

50 

70 

17 

52 

20 

36 

29 

56 

26 

41 

24 

64 

30 

47' 

18 

73 

38 

56 

9 

81 

44 

63 

4 

90 

50 

70 

18 

52 

20 

36 

29 

57 

26 

42 

23 

64 

30 

47 

18 

74 

39 

57 

9 

81 

44 

63 

4 

91 

51 

71 

19 

53 

20 

37 

29 

57 

27 

42 

23 

65 

30 

48 

17 

74 

39 

57 

9 

82 

45 

64 

4 

91 

51 

71 

20 

53 

20 

37 

29 

57 

27 

42 

23 

65 

31 

48 

17 

74 

39 

57 

8 

82 

45 

64 

4 

91 

51 

71 

21 

53 

20 

37 

29 

57 

27 

42 

23 

65 

31 

48 

17 

75 

40 

58 

8 

82 

45 

64 

4 

92 

51 

72 

22 

53 

20 

37 

29 

58 

27 

43 

22 

65 

31 

48 

17 

75 

40 

58 

8 

82 

45 

64 

4 

92 

52 

72 

23 

53 

2  0 

37 

29 

58 

27 

43 

22 

65 

31 

48 

17 

75 

40 

58 

8 

83 

45 

64 

4 

92 

52 

72 

0 

24 

53 

21 

37 

28 

58 

28 

43 

22 

66 

31 

49 

16 

75 

41 

58 

8 

83 

45 

64 

4 

93 

52 

73 

0 

25 

53 

21 

37 

28 

58 

28 

43 

22 

66 

32 

49 

16 

76 

41 

59 

8 

83 

45 

64 

4 

93 

53 

73 

0 

26 

53 

21 

37 

28 

59 

28 

44 

22 

66 

32 

49 

16 

76 

41 

59 

8 

83 

45 

64 

4 

93 

53 

73 

0 

27 

53 

21 

37 

28 

59 

28 

44 

21 

66 

32 

49 

16 

76 

41 

59 

7 

84 

45 

65 

4 

93 

53 

73 

0 

28 

53 

21 

37 

28 

60 

28 

44 

21 

67 

32 

50 

15 

76 

41 

59 

7 

84 

46 

65 

3 

93 

53 

73 

0 

29 

53 

21 

37 

28 

Fe 

h   ?Q 

V3l,,p<l 

67 

32 

50 

15 

77 

42 

60 

7 

84 

46 

65 

3 

94 

54 

74 

0 

30 

53 

21 

37 

28 

same  as 

Feb. 

28 

67 

33 

50 

15 

77 

42 

60 

7 

85 

46 

66 

3 

94 

54 

74 

0 

31 

53 

22 

38 

27 

67 

33 

50 

15 

85 

46 

66 

3 

JUL^i 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

94 

54 

74 

0 

97 

54 

76 

0 

92 

50 

71 

0 

83 

42 

63 

4 

69 

32 

51 

15 

59 

24 

42 

24 

2 

95 

55 

75 

0 

97 

54 

76 

0 

92 

50 

71 

0 

83 

42 

63 

4 

69 

32 

51 

15 

59 

24 

42 

24 

3 

95 

55 

75 

0 

97 

54 

76 

0 

92 

50 

71 

0 

82 

42 

62 

4 

69 

31 

50 

15 

58 

24 

41 

24 

4 

96 

55 

76 

0 

97 

54 

76 

0 

92 

49 

71 

0 

82 

41 

62 

5 

68 

31 

50 

15 

58 

24 

41 

24 

5 

96 

55 

76 

0 

97 

53 

75 

0 

92 

49 

71 

0 

82 

41 

62 

5 

68 

30 

49 

16 

57 

24 

41 

24 

6 

96 

55 

76 

0 

97 

53 

75 

0 

92 

49 

71 

0 

81 

40 

61 

5 

67 

30 

49 

16 

57 

24 

41 

24 

7 

96 

55 

76 

0 

97 

53 

75 

0 

91 

49 

70 

81 

40 

61 

6 

67 

30 

49 

17 

57 

24 

41 

24 

8 

96 

55 

76 

0 

97 

53 

75 

0 

91 

49 

70 

80 

40 

60 

6 

67 

29 

48 

17 

56 

24 

40 

25 

9 

97 

55 

76 

0 

97 

53 

75 

0 

91 

48 

70 

80 

39 

60 

6 

66 

29 

48 

17 

56 

24 

40 

25 

10 

97 

56 

77 

0 

96 

53 

75 

0 

91 

48 

70 

79 

39 

59 

6 

66 

29 

48 

18 

56 

24 

40 

25 

11 

97 

56 

77 

0 

96 

53 

75 

0 

90 

48 

69 

79 

39 

59 

7 

66 

28 

47 

18 

56 

24 

40 

25 

12 

97 

56 

77 

0 

96 

53 

75 

0 

90 

48 

69 

78 

39 

59 

7 

65 

28 

47 

18 

55 

24 

40 

25 

13 

97 

56 

77 

0 

96 

53 

75 

0 

90 

47 

69 

78 

38 

58 

7 

65 

28 

47 

19 

55 

24 

40 

25 

14 

97 

56 

77 

0 

96 

52 

74 

0 

90 

47 

69 

77 

38 

58 

7 

64 

27 

46 

19 

55 

24 

40 

26 

15 

97 

56 

77 

0 

96 

52 

74 

0 

89 

47 

68 

77 

38 

58 

8 

64 

27 

46 

19 

55 

23 

39 

26 

16 

97 

56 

77 

0 

96 

52 

74 

0 

89 

47 

68 

2 

77 

38 

58 

8 

64 

27 

46 

20 

55 

23 

39 

26 

17 

97 

56 

77 

0 

95 

52 

74 

0 

89 

46 

68 

2 

76 

37 

57 

fl 

63 

27 

45 

20 

54 

23 

39 

26 

18 

97 

56 

77 

0 

95 

52 

74 

0 

39 

46 

68 

2 

76 

37 

57 

9 

63 

26 

45 

20 

54 

23 

39 

26 

19 

98 

55 

77 

0 

95 

52 

74 

0 

88 

46 

67 

2 

75 

36 

56 

9 

63 

26 

45 

20 

54 

23 

39 

26 

20 

98 

55 

77 

0 

95 

52 

74 

0 

88 

45 

67 

2 

75 

36 

56 

10 

62 

26 

44 

21 

54 

23 

39 

26 

21 

98 

55 

77 

0 

94 

52 

73 

0 

87 

45 

66 

2 

74 

36 

55 

10 

62 

26 

44 

21 

54 

23 

39 

27 

22 

98 

55 

77 

0 

94 

52 

73 

0 

87 

45 

66 

2 

74 

35 

55 

10 

62 

26 

44 

21 

54 

23 

39 

27 

23 

98 

55 

77 

0 

94 

51 

73 

0 

87 

44 

66 

2 

73 

35 

54 

11 

61 

25 

43 

21 

54 

23 

39 

27 

24 

98 

55 

77 

0 

94 

51 

73 

0 

86 

44 

65 

3 

73 

35 

54 

11 

61 

25 

43 

22 

54 

23 

39 

27 

25 

98 

55 

77 

0 

94 

51 

73 

0 

86 

44 

65 

3 

72 

34 

53 

11 

61 

25 

43 

22 

53 

23 

38 

27 

26 

98 

55 

77 

0 

94 

51 

73 

0 

86 

44 

65 

3 

72 

34 

53 

12 

60 

25 

43 

22 

53 

23 

38 

27 

27 

98 

55 

77 

0 

94 

51 

73 

0 

85 

43 

64 

3 

72 

34 

53 

12 

60 

25 

43 

23 

53 

23 

38 

27 

28 

98 

55 

77 

0 

93 

51 

72 

0 

85 

43 

64 

3 

71 

34 

53 

12 

60 

25 

43 

23 

53 

23 

38 

27 

29 

98 

55 

77 

0 

93 

50 

72 

0 

84 

42 

63 

4 

71 

33 

52 

13 

59 

25 

42 

23 

53 

23 

38 

27 

30 

97 

55 

76 

0 

93 

50 

72 

0 

84 

42 

63 

4 

70 

33 

52 

13 

59 

24 

42 

23 

53 

22 

38 

27 

31 

97 

55 

76 

0 

93 

50 

72 

0 

70 

32 

51 

14 

53 

22 

38 

27 

31 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

BLUE  CANYON,  CALIFORNIA 

Blue  Canyon  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

44 

31 

38 

27 

42 

29 

36 

30 

45 

31 

38 

27 

49 

34 

42 

24 

57 

41 

49 

16 

64 

46 

55  10 

2 

44 

31 

38 

27 

42 

29 

36 

30 

45 

31 

38 

27 

49 

34 

42 

24 

57 

41 

49 

16 

64 

46 

55  10 

3 

44 

31 

38 

28 

42 

29 

36 

30 

45 

31 

38 

27 

49 

34 

42 

24 

58 

41 

50 

16 

64 

46 

55  10 

4 

44 

31 

38 

28 

42 

29 

36 

30 

45 

31 

38 

27 

49 

34 

42 

23 

58 

41 

50 

16 

64 

47 

56   9 

5 

44 

30 

37 

28 

42 

29 

36 

29 

45 

31 

38 

27 

50 

34 

42 

23 

58 

41 

50 

16 

65 

47 

56   9 

6 

43 

30 

37 

28 

42 

29 

36 

29 

45 

31 

38 

27 

50 

34 

42 

22 

58 

41 

50 

15 

65 

47 

56   9 

7 

43 

30 

37 

28 

42 

29 

36 

29 

45 

31 

38 

27 

51 

35 

43 

22 

59 

41 

50 

15 

65 

47 

56   9 

8 

43 

30 

37 

28 

42 

29 

36 

29 

45 

31 

38 

26 

51 

35 

43 

22 

59 

42 

51 

15 

65 

48 

57   8 

9 

43 

30 

37 

28 

43 

29 

36 

29 

46 

31 

39 

26 

51 

35 

43 

21 

59 

42 

51 

15 

66 

48 

57   8 

10 

43 

30 

37 

28 

43 

29 

36 

29 

46 

31 

39 

26 

52 

36 

44 

21 

59 

42 

51 

14 

66 

48 

57   8 

11 

43 

30 

37 

28 

43 

29 

36 

29 

46 

32 

39 

26 

52 

36 

44 

21 

59 

42 

51 

14 

66 

49 

58   8 

12 

43 

29 

36 

29 

43 

29 

36 

29 

46 

32 

39 

26 

52 

36 

44 

21 

60 

42 

51 

14 

67 

49 

58   7 

13 

43 

29 

36 

29 

43 

30 

37 

29 

46 

32 

39 

26 

52 

36 

44 

21 

60 

43 

52 

14 

67 

49 

58   7 

14 

43 

29 

36 

29 

43 

30 

37 

29 

46 

32 

39 

26 

52 

37 

45 

20 

60 

43 

52 

14 

68 

50 

59   7 

15 

42 

29 

36 

29 

43 

30 

37 

28 

46 

32 

39 

26 

53 

37 

45 

20 

60 

43 

52 

14 

68 

50 

59   7 

16 

42 

29 

36 

29 

43 

30 

37 

28 

46 

32 

39 

26 

53 

37 

45 

19 

60 

43 

52 

13 

68 

50 

59   6 

17 

42 

29 

36 

29 

43 

30 

37 

28 

46 

32 

39 

26 

54 

38 

46 

19 

60 

43 

52 

13 

69 

50 

60   6 

18 

42 

29 

36 

29 

44 

30 

37 

28 

46 

32 

39 

26 

54 

38 

46 

19 

61 

43 

52 

13 

69 

51 

60   6 

19 

42 

29 

36 

29 

44 

30 

37 

28 

46 

32 

39 

26 

54 

38 

46 

19 

61 

43 

52 

13 

69 

51 

60   6 

20 

42 

29 

36 

29 

44 

30 

37 

28 

46 

32 

39 

26 

55 

38 

47 

18 

61 

44 

53 

12 

70 

51 

61   5 

21 

42 

29 

36 

29 

44 

30 

37 

28 

46 

32 

39 

26 

55 

39 

47 

18 

61 

44 

53 

12 

70 

52 

61   5 

22 

42 

29 

36 

30 

44 

31 

38 

27 

47 

32 

40 

26 

55 

39 

47 

18 

62 

44 

53 

12 

71 

52 

62   5 

23 

42 

29 

36 

30 

44 

31 

38 

27 

47 

32 

40 

26 

56 

39 

48 

18 

62 

44 

53 

12 

71 

52 

62   5 

24 

42 

29 

36 

30 

44 

31 

38 

27 

47 

32 

40 

26 

56 

39 

48 

18 

62 

44 

53 

12 

71 

53 

62   4 

25 

42 

29 

36 

30 

45 

31 

38 

27 

47 

32 

40 

25 

56 

39 

48 

17 

62 

45 

54 

12 

72 

53 

63   4 

26 

42 

29 

36 

30 

45 

31 

38 

27 

47 

32 

40 

25 

56 

39 

48 

17 

62 

45 

54 

11 

72 

54 

63   4 

27 

42 

29 

36 

30 

45 

31 

38 

27 

47 

32 

40 

25 

56 

40 

48 

17 

62 

45 

54 

11 

72 

54 

63   4 

28 

42 

29 

36 

30 

45 

31 

38 

27 

47 

32 

40 

25 

57 

40 

49 

17 

63 

45 

54 

11 

f3 

54 

64   3 

29 

42 

29 

36 

30 

Feb.  29 

val 

48 

33 

41 

25 

57 

40 

49 

17 

63 

45 

54 

11 

73 

55 

64   3 

30 

42 

29 

36 

30 

ues 

48 

33 

41 

25 

57 

40 

49 

17 

63 

46 

55 

10 

74 

55 

65   3 

31 

42 

29 

36 

30 

same  as 

Feb. 

28 

48 

33 

41 

25 

64 

46 

55 

10 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

74 

56 

65 

3 

79 

59 

69 

0 

76 

56 

66 

2 

68 

50 

59 

7 

57 

41 

49 

16 

49 

35 

42  23 

2 

75 

56 

66 

3 

79 

59 

69 

0 

76 

56 

66 

2 

68 

50 

59 

7 

56 

41 

49 

16 

49 

35 

42  23 

3 

75 

57 

66 

3 

79 

59 

69 

0 

76 

56 

66 

2 

67 

49 

58 

7 

56 

40 

48 

17 

49 

34 

42  23 

4 

76 

57 

67 

3 

79 

59 

69 

0 

76 

56 

66 

2 

67 

49 

58 

8 

56 

40 

48 

17 

48 

34 

41  23 

5 

76 

57 

67 

3 

79 

59 

69 

0 

75 

56 

66 

2 

66 

48 

57 

8 

56 

40 

48 

17 

48 

34 

41  24 

6 

77 

58 

68 

2 

79 

59 

69 

75 

56 

66 

2 

66 

48 

57 

8 

55 

39 

47 

17 

48 

34 

41  24 

7 

77 

58 

68 

2 

79 

59 

69 

75 

56 

66 

2 

66 

48 

57 

9 

55 

39 

47 

18 

48 

34 

41  24 

8 

77 

58 

68 

2 

79 

59 

69 

75 

55 

65 

2 

65 

48 

57 

9 

55 

39 

47 

18 

48 

34 

41  24 

9 

77 

59 

68 

2 

78 

59 

69 

75 

55 

65 

2 

65 

48 

57 

9 

54 

39 

47 

18 

47 

34 

41  24 

10 

78 

59 

69 

78 

59 

69 

74 

55 

65 

2 

64 

47 

56 

9 

54 

39 

47 

19 

47 

33 

40  24 

11 

78 

59 

69 

78 

58 

68 

74 

55 

65 

2 

64 

47 

56 

10 

54 

38 

46 

19 

47 

33 

40  25 

12 

78 

59 

69 

78 

58 

68 

74 

55 

65 

3 

64 

47 

56 

10 

54 

38 

46 

19 

47 

33 

40  25 

13 

78 

59 

69 

78 

58 

68 

74 

55 

65 

3 

63 

46 

55 

10 

53 

38 

46 

19 

47 

33 

40  25 

14 

79 

59 

69 

78 

58 

68 

74 

55 

65 

3 

63 

46 

55 

11 

53 

38 

46 

20 

47 

33 

40  25 

15 

79 

60 

70 

0 

78 

58 

68 

73 

54 

64 

3 

62 

45 

54 

11 

53 

37 

45 

20 

47 

33 

40  25 

16 

79 

60 

70 

0 

78 

58 

68 

73 

54 

64 

3 

62 

45 

54 

11 

53 

37 

45 

20 

46 

33 

40  25 

17 

79 

60 

70 

0 

78 

58 

68 

73 

54 

64 

3 

62 

45 

54 

12 

52 

37 

45 

20 

46 

33 

40  25 

18 

79 

60 

70 

0 

77 

58 

68 

73 

54 

64 

4 

62 

45 

54 

12 

52 

37 

45 

20 

46 

33 

40  26 

19 

79 

60 

70 

0 

77 

57 

67 

72 

53 

63 

4 

61 

44 

53 

12 

52 

37 

45 

21 

46 

33 

40  26 

20 

79 

60 

70 

0 

77 

57 

67 

72 

53 

63 

4 

61 

44 

53 

12 

52 

37 

45 

21 

46 

33 

40  26 

21 

79 

60 

70 

0 

77 

57 

67 

2 

72 

53 

63 

4 

60 

44 

52 

13 

51 

36 

44 

21 

46 

33 

40  26 

22 

79 

60 

70 

0 

77 

57 

67 

2 

71 

5  3 

62 

5 

60 

44 

52 

13 

51 

36 

44 

21 

46 

32 

39  26 

23 

79 

60 

70 

0 

77 

57 

67 

2 

71 

52 

62 

5 

59 

43 

51 

13 

51 

36 

44 

22 

45 

32 

39  26 

24 

79 

60 

70 

0 

77 

57 

67 

2 

71 

52 

62 

5 

59 

43 

51 

13 

51 

36 

44 

22 

45 

32 

39  26 

25 

79 

60 

70 

0 

77 

57 

67 

2 

70 

52 

61 

5 

59 

43 

51 

14 

50 

35 

43 

22 

45 

32 

39  26 

26 

79 

60 

70 

0 

76 

57 

67 

2 

70 

52 

61 

6 

58 

42 

50 

14 

50 

35 

43 

22 

45 

32 

39  27 

27 

79 

60 

70 

0 

76 

57 

67 

2 

70 

51 

61 

6 

58 

42 

50 

14 

50 

35 

43 

23 

45 

32 

39  27 

28 

79 

60 

70 

0 

76 

56 

66 

2 

69 

51 

60 

6 

58 

42 

50 

15 

50 

35 

43 

23 

45 

32 

39  27 

29 

79 

60 

70 

0 

76 

56 

66 

2 

69 

51 

60 

7 

57 

41 

49 

15 

50 

35 

43 

23 

45 

32 

39  27 

30 

79 

60 

70 

0 

76 

56 

66 

2 

68 

50 

59 

7 

57 

41 

49 

15 

49 

35 

42 

23 

44 

32 

38  27 

31 

79 

60 

70 

0 

76 

56 

66 

2 

57 

41 

49 

16 

44 

32 

38  27 

-    32 


U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

BURBANK,  CALIFORNIA 

Lockheed  Air  Terminal 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

65 

43 

54 

11 

65 

43 

54 

11 

68 

46 

57 

8 

70 

48 

59 

6 

74 

53 

64 

3 

76 

56 

66 

2 

65 

43 

54 

11 

65 

43 

54 

11 

68 

46 

57 

8 

70 

48 

59 

6 

74 

53 

64 

3 

76 

56 

66 

3 

65 

43 

54 

11 

65 

43 

54 

11 

68 

46 

57 

8 

70 

48 

59 

6 

74 

53 

64 

3 

76 

56 

66 

4 

65 

43 

54 

11 

65 

43 

54 

11 

68 

46 

57 

8 

70 

48 

59 

6 

74 

53 

64 

3 

76 

56 

66 

5 

65 

43 

54 

11 

65 

43 

54 

11 

68 

46 

57 

8 

70 

49 

60 

6 

74 

53 

64 

3 

76 

56 

66 

6 

65 

43 

54 

11 

65 

43 

54 

11 

68 

46 

57 

8 

71 

49 

60 

6 

74 

53 

64 

3 

77 

56 

67 

7 

65 

42 

54 

12 

65 

43 

54 

11 

68 

46 

57 

8 

71 

49 

60 

6 

74 

53 

64 

3 

77 

56 

67 

8 

65 

42 

54 

12 

66 

43 

55 

11 

68 

46 

57 

8 

71 

49 

60 

6 

74 

54 

64 

3 

77 

56 

67 

9 

65 

42 

54 

12 

66 

44 

55 

11 

68 

46 

57 

8 

71 

49 

60 

5 

74 

54 

64 

3 

77 

56 

67 

10 

65 

42 

54 

12 

66 

44 

55 

11 

69 

46 

58 

8 

71 

50 

61 

5 

74 

54 

64 

3 

77 

56 

67 

11 

64 

42 

53 

12 

66 

44 

55 

10 

69 

47 

58 

8 

71 

50 

61 

5 

74 

54 

64 

3 

77 

57 

67 

12 

64 

42 

53 

12 

66 

44 

55 

10 

69 

47 

58 

8 

72 

50 

61 

5 

74 

54 

64 

3 

78 

57 

68 

13 

64 

42 

53 

12 

66 

44 

55 

10 

69 

47 

58 

8 

72 

50 

61 

5 

74 

54 

64 

3 

78 

57 

68 

14 

65 

42 

54 

12 

66 

44 

55 

10 

69 

47 

58 

8 

72 

50 

61 

5 

74 

54 

64 

3 

78 

57 

68 

15 

65 

42 

54 

12 

66 

44 

55 

10 

69 

47 

-5  8 

8 

72 

50 

61 

5 

74 

54 

64 

3 

78 

57 

68 

16 

65 

42 

54 

12 

66 

44 

55 

10 

69 

47 

58 

8 

72 

51 

62 

5 

75 

54 

65 

3 

78 

57 

68 

17 

65 

42 

54 

12 

66 

45 

56 

10 

69 

47 

58 

8 

72 

51 

62 

4 

75 

54 

65 

3 

79 

57 

68 

18 

65 

42 

54 

12 

66 

45 

56 

10 

69 

47 

58 

8 

72 

51 

62 

4 

75 

54 

65 

3 

79 

58 

69 

19 

65 

42 

54 

12 

66 

45 

56 

9 

69 

47 

58 

8 

72 

51 

62 

4 

75 

54 

65 

3 

79 

58 

69 

0 

20 

65 

42 

54 

12 

66 

45 

56 

9 

69 

47 

58 

8 

73 

51 

62 

4 

75 

54 

65 

2 

79 

58 

69 

0 

21 

65 

42 

54 

12 

67 

45 

56 

9 

69 

47 

58 

8 

73 

52 

63 

4 

75 

55 

65 

2 

80 

58 

69 

0 

22 

65 

42 

54 

12 

67 

45 

56 

9 

69 

47 

58 

8 

73 

52 

63 

4 

75 

55 

65 

2 

80 

58 

69 

0 

23 

65 

42 

54 

12 

67 

45 

56 

9 

69 

47 

58 

7 

73 

52 

63 

4 

75 

55 

65 

2 

80 

58 

69 

0 

24 

65 

42 

54 

12 

67 

45 

56 

9 

69 

47 

58 

7 

73 

52 

63 

4 

75 

55 

65 

2 

80 

59 

70 

0 

25 

65 

42 

54 

12 

67 

46 

57 

9 

69 

47 

58 

7 

73 

52 

63 

3 

75 

55 

65 

2 

81 

59 

70 

0 

26 

65 

42 

54 

12 

67 

46 

57 

8 

70 

47 

59 

7 

73 

52 

63 

3 

75 

55 

65 

2 

81 

59 

70 

0 

27 

65 

42 

54 

12 

67 

46 

57 

8 

70 

47 

59 

7 

73 

52 

63 

3 

75 

55 

65 

2 

81 

59 

70 

0 

28 

65 

42 

54 

12 

68 

46 

57 

8 

70 

48 

59 

7 

73 

52 

63 

3 

76 

55 

66 

2 

82 

59 

71 

0 

29 

65 

43 

54 

12 

Feb 

.  ?q 

val 

70 

48 

59 

7 

74 

53 

64 

3 

76 

55 

66 

2 

82 

60 

71 

0 

30 

65 

43 

54 

12 

sani^  s s 

Feb. 

28 

70 

48 

59 

7 

74 

53 

64 

3 

76 

55 

66 

2 

83 

60 

72 

0 

31 

65 

43 

54 

12 

70 

48 

59 

7 

76 

55 

66 

2 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBEF 

! 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

83 

60 

72 

0 

87 

62 

75 

0 

86 

61 

74 

0 

83 

57 

70 

76 

50 

63 

4 

71 

45 

58 

8 

2 

83 

60 

72 

0 

87 

62 

75 

0 

86 

61 

74 

0 

83 

57 

70 

76 

50 

63 

4 

71 

45 

58 

8 

3 

84 

60 

72 

0 

87 

62 

75 

0 

86 

61 

74 

0 

82 

57 

70 

76 

49 

63 

4 

70 

45 

58 

8 

4 

84 

60 

72 

0 

87 

62 

75 

0 

86 

61 

74 

0 

82 

57 

70 

76 

49 

63 

4 

70 

44 

57 

8 

5 

85 

60 

73 

0 

87 

62 

75 

0 

86 

61 

74 

0 

81 

56 

69 

75 

49 

62 

4 

70 

44 

57 

8 

6 

85 

61 

73 

0 

87 

62 

75 

0 

86 

60 

73 

0 

81 

56 

69 

75 

48 

62 

4 

69 

44 

57 

9 

7 

85 

61 

73 

0 

87 

62 

75 

0 

86 

60 

73 

0 

81 

56 

69 

75 

48 

62 

4 

69 

44 

57 

9 

8 

85 

61 

73 

0 

87 

62 

75 

0 

86 

60 

73 

0 

81 

56 

69 

75 

48 

62 

5 

69 

44 

57 

9 

9 

86 

61 

74 

0 

87 

62 

75 

0 

86 

60 

73 

0 

80 

56 

68 

75 

48 

62 

5 

69 

44 

57 

9 

10 

86 

61 

74 

0 

87 

62 

75 

0 

86 

60 

73 

0 

80 

55 

68 

75 

48 

62 

5 

69 

44 

57 

9 

11 

86 

61 

74 

0 

87 

62 

75 

0 

86 

60 

73 

0 

80 

55 

68 

75 

48 

62 

5 

68 

44 

56 

9 

12 

86 

61 

74 

0 

87 

62 

75 

0 

86 

60 

73 

0 

80 

55 

68 

75 

47 

61 

5 

68 

44 

56 

9 

13 

87 

61 

74 

0 

87 

62 

75 

0 

86 

60 

73 

0 

79 

55 

67 

74 

47 

61 

5 

68 

44 

56 

9 

14 

87 

61 

74 

0 

87 

62 

75 

0 

86 

60 

73 

0 

79 

54 

67 

74 

47 

61 

6 

68 

44 

56 

9 

15 

87 

62 

75 

0 

87 

62 

75 

0 

86 

60 

73 

0 

79 

54 

67 

74 

47 

61 

6 

67 

44 

56 

10 

16 

87 

62 

75 

0 

87 

62 

75 

0 

86 

60 

73 

0 

79 

54 

67 

74 

47 

61 

6 

67 

44 

56 

10 

17 

87 

62 

75 

0 

87 

62 

75 

0 

86 

59 

73 

0 

78 

54 

66 

74 

46 

60 

6 

67 

44 

56 

10 

18 

87 

62 

75 

0 

87 

61 

74 

0 

86 

59 

73 

0 

78 

53 

66 

74 

46 

60 

6 

67 

44 

56 

10 

19 

87 

62 

75 

0 

87 

61 

74 

0 

86 

59 

73 

0 

78 

53 

66 

74 

46 

60 

7 

67 

43 

55 

10 

20 

87 

62 

75 

0 

86 

61 

74 

0 

86 

59 

73 

0 

77 

53 

65 

73 

46 

60 

7 

67 

43 

55 

10 

21 

87 

62 

75 

0 

86 

61 

74 

0 

86 

59 

73 

0 

77 

53 

65 

73 

46 

60 

7 

66 

43 

55 

10 

22 

87 

62 

75 

0 

86 

61 

74 

0 

86 

59 

73 

0 

77 

52 

65 

73 

46 

60 

7 

66 

43 

55 

11 

23 

87 

62 

75 

0 

86 

61 

74 

0 

86 

59 

73 

0 

77 

52 

65 

2 

73 

45 

59 

7 

66 

43 

55 

11 

24 

87 

62 

75 

0 

86 

61 

74 

0 

85 

59 

72 

0 

77 

52 

65 

2 

73 

45 

59 

7 

66 

43 

55 

11 

25 

87 

62 

75 

0 

86 

61 

74 

0 

85 

58 

72 

1 

77 

52 

65 

2 

72 

45 

59 

7 

66 

43 

55 

11 

26 

87 

62 

75 

0 

86 

61 

74 

0 

85 

58 

72 

1 

76 

51 

64 

2 

72 

45 

59 

8 

66 

43 

55 

11 

27 

87 

62 

75 

0 

86 

61 

74 

0 

85 

58 

72 

1 

76 

51 

64 

2 

72 

45 

59 

8 

66 

43 

55 

11 

28 

87 

62 

75 

0 

86 

61 

74 

0 

84 

58 

71 

1 

76 

51 

64 

2 

72 

45 

59 

8 

65 

43 

54 

11 

29 

87 

62 

75 

0 

86 

61 

74 

0 

84 

58 

71 

1 

76 

51 

64 

3 

71 

45 

58 

8 

65 

43 

54 

11 

30 

87 

62 

75 

0 

86 

61 

74 

0 

83 

57 

70 

1 

76 

50 

63 

3 

71 

45 

58 

8 

65 

43 

54 

11 

31 

87 

62 

75 

0 

86 

61 

74 

0 

76 

50 

63 

3 

65 

43 

54 

11 

33 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  -  1960  Data 

EUREKA,  CALIFORNIA 

Post  Office  Building 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

54 

42 

48 

17 

54 

42 

48 

17 

54 

42 

48 

17 

55 

44 

50 

16 

57 

47 

52 

13 

60 

50 

55  10 

2 

54 

42 

48 

17 

54 

42 

48 

17 

54 

42 

48 

17 

55 

44 

50 

16 

57 

47 

52 

13 

60 

50 

55  10 

3 

54 

41 

48 

17 

54 

42 

48 

17 

54 

42 

48 

17 

55 

44 

50 

16 

57 

47 

52 

13 

60 

50 

55  10 

4 

54 

41 

48 

17 

54 

42 

48 

16 

54 

42 

48 

17 

55 

44 

50 

16 

57 

47 

52 

13 

60 

50 

55  10 

5 

54 

41 

48 

17 

54 

42 

48 

17 

54 

42 

48 

17 

55 

44 

50 

16 

57 

47 

52 

13 

60 

50 

55  10 

6 

54 

41 

48 

17 

54 

42 

48 

17 

54 

43 

49 

17 

55 

44 

50 

16 

57 

47 

52 

13 

60 

50 

55  10 

7 

54 

41 

48 

18 

54 

42 

48 

17 

54 

43 

49 

17 

55 

44 

50 

16 

57 

47 

52 

13 

60 

50 

55  10 

8 

54 

41 

48 

18 

54 

42 

48 

16 

54 

43 

49 

17 

55 

44 

50 

15 

57 

47 

52 

13 

60 

50 

55  10 

9 

54 

41 

48 

18 

54 

42 

48 

17 

54 

43 

49 

17 

55 

44 

50 

15 

57 

47 

52 

13 

60 

51 

56  10 

10 

54 

41 

48 

18 

54 

42 

48 

17 

54 

43 

49 

16 

55 

44 

50 

15 

57 

47 

52 

13 

60 

51 

56  10 

11 

54 

41 

48 

18 

54 

42 

48 

17 

54 

43 

49 

16 

55 

44 

50 

15 

57 

48 

53 

12 

60 

51 

56  10 

12 

53 

41 

47 

18 

54 

42 

48 

16 

54 

43 

49 

16 

55 

45 

50 

15 

57 

48 

53 

12 

60 

51 

56  10 

13 

53 

41 

47 

18 

54 

42 

48 

17 

54 

43 

49 

16 

55 

45 

50 

15 

58 

48 

53 

12 

60 

51 

56  10 

14 

53 

41 

47 

18 

54 

42 

48 

17 

54 

43 

49 

16 

56 

45 

51 

15 

58 

48 

53 

12 

60 

51 

56  10 

15 

53 

41 

47 

18 

54 

42 

48 

17 

55 

43 

49 

16 

56 

45 

51 

15 

58 

48 

53 

12 

60 

51 

56  10 

16 

53 

41 

47 

18 

54 

42 

48 

16 

55 

43 

49 

16 

56 

45 

51 

15 

58 

48 

53 

12 

60 

51 

56   9 

17 

53 

41 

47 

18 

54 

42 

48 

17 

55 

43 

49 

16 

56 

45 

51 

14 

58 

48 

53 

12 

60 

51 

56   9 

18 

53 

41 

47 

18 

54 

42 

48 

17 

55 

43 

49 

16 

56 

45 

51 

14 

58 

48 

53 

12 

60 

51 

56   9 

19 

53 

41 

47 

18 

54 

42 

48 

17 

55 

43 

49 

16 

56 

45 

51 

14 

58 

48 

53 

12 

60 

51 

56   9 

20 

53 

41 

47 

18 

54 

42 

48 

16 

55 

43 

49 

16 

56 

46 

51 

14 

58 

48 

53 

12 

60 

51 

56   9 

21 

53 

41 

47 

18 

54 

42 

48 

17 

55 

43 

49 

16 

56 

46 

51 

14 

58 

49 

54 

12 

60 

51 

56   9 

22 

53 

41 

47 

18 

54 

42 

48 

17 

55 

43 

49 

16 

56 

46 

51 

14 

58 

49 

54 

11 

60 

51 

56   9 

23 

53 

41 

47 

18 

54 

42 

48 

17 

55 

43 

49 

16 

56 

46 

51 

14 

58 

49 

54 

11 

60 

51 

56   9 

24 

54 

41 

48 

18 

54 

42 

48 

16 

55 

43 

49 

16 

56 

46 

51 

14 

59 

49 

54 

11 

60 

51 

56   9 

25 

54 

41 

48 

18 

54 

42 

48 

17 

55 

43 

49 

16 

56 

46 

51 

14 

59 

49 

54 

11 

60 

51 

56   9 

26 

54 

41 

48 

17 

54 

42 

48 

17 

55 

43 

49 

16 

56 

46 

51 

13 

59 

49 

54 

11 

60 

51 

56   9 

27 

54 

41 

48 

17 

54 

42 

48 

17 

55 

43 

49 

16 

56 

46 

51 

13 

59 

49 

54 

11 

60 

52 

56   9 

28 

54 

41 

48 

17 

54 

42 

48 

17 

55 

43 

49 

16 

57 

46 

52 

13 

59 

49 

54 

11 

60 

52 

56   9 

29 

54 

41 

48 

17 

Feb.  29 

VcllI,fi<3 

55 

43 

49 

16 

57 

47 

52 

13 

59 

49 

54 

11 

60 

52 

56   9 

30 

54 

42 

48 

17 

S&TJ1*11   ac 

Feb, 

28 

55 

43 

49 

16 

57 

47 

52 

13 

59 

50 

55 

11 

60 

52 

56   9 

31 

54 

42 

48 

17 

55 

43 

49 

16 

59 

50 

55 

11 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

60 

52 

56 

9 

61 

53 

57 

8 

61 

52 

57 

9 

61 

50 

56 

9 

59 

46 

53 

12 

56 

44 

50  15 

2 

60 

52 

56 

9 

61 

53 

57 

8 

61 

52 

57 

8 

61 

50 

56 

9 

59 

46 

53 

12 

56 

44 

50  15 

3 

60 

52 

56 

9 

61 

53 

57 

8 

61 

52 

57 

9 

61 

50 

56 

10 

59 

46 

53 

12 

56 

44 

50  15 

4 

60 

52 

56 

9 

61 

53 

57 

8 

61 

52 

57 

8 

61 

50 

56 

10 

58 

46 

52 

13 

56 

44 

50  15 

5 

60 

52 

56 

9 

61 

53 

57 

8 

61 

52 

57 

9 

61 

50 

56 

10 

58 

46 

52 

13 

56 

43 

50  15 

6 

60 

52 

56 

9 

61 

53 

57 

8 

61 

52 

57 

8 

61 

50 

56 

10 

58 

46 

52 

13 

56 

43 

50  15 

7 

60 

52 

56 

9 

61 

53 

57 

8 

61 

52 

57 

9 

61 

50 

56 

10 

58 

46 

52 

13 

56 

43 

50  15 

8 

60 

52 

56 

9 

61 

53 

57 

8 

61 

52 

57 

8 

61 

49 

55 

10 

58 

46 

52 

13 

56 

43 

50  16 

9 

60 

52 

56 

9 

61 

53 

57 

8 

61 

51 

57 

9 

61 

49 

55 

10 

58 

45 

52 

13 

56 

43 

50  16 

10 

60 

52 

56 

9 

61 

53 

57 

8 

62 

51 

57 

8 

61 

49 

55 

10 

58 

45 

52 

13 

56 

43 

50  16 

11 

60 

52 

56 

9 

61 

53 

57 

8 

62 

51 

57 

9 

61 

49 

55 

10 

58 

45 

52 

13 

55 

43 

49  16 

12 

60 

52 

56 

9 

61 

53 

57 

8 

62 

51 

57 

8 

61 

49 

55 

10 

58 

45 

52 

14 

55 

43 

49  16 

13 

60 

52 

56 

9 

61 

53 

57 

8 

62 

51 

57 

9 

61 

49 

55 

10 

58 

45 

52 

14 

55 

43 

49  16 

14 

60 

52 

56 

9 

61 

53 

57 

8 

62 

51 

57 

8 

61 

49 

55 

10 

58 

45 

52 

14 

55 

43 

49  16 

15 

61 

52 

57 

9 

61 

53 

57 

8 

62 

51 

57 

9 

61 

49 

55 

10 

58 

45 

52 

14 

55 

43 

49  16 

16 

61 

52 

57 

9 

61 

53 

57 

8 

62 

51 

57 

8 

61 

49 

55 

10 

57 

45 

51 

14 

55 

43 

49  16 

17 

61 

52 

57 

9 

61 

53 

57 

8 

62 

51 

57 

9 

60 

48 

54 

11 

57 

45 

51 

14 

55 

43 

49  16 

18 

61 

52 

57 

9 

61 

52 

57 

8 

62 

51 

57 

8 

60 

48 

54 

11 

57 

45 

51 

14 

55 

42 

49  16 

19 

61 

52 

57 

9 

61 

52 

57 

8 

62 

51 

57 

9 

60 

48 

54 

11 

57 

44 

51 

14 

55 

42 

49  16 

20 

61 

52 

57 

9 

61 

52 

57 

8 

62 

51 

57 

8 

60 

48 

54 

11 

57 

44 

51 

14 

55 

42 

49  16 

21 

61 

52 

57 

9 

61 

52 

57 

8 

62 

51 

57 

9 

60 

48 

54 

11 

57 

44 

51 

14 

55 

42 

49  16 

22 

61 

52 

57 

9 

61 

52 

57 

8 

62 

51 

57 

8 

60 

48 

54 

11 

57 

44 

51 

14 

55 

42 

49  17 

23 

61 

52 

57 

8 

61 

52 

57 

9 

62 

51 

57 

9 

60 

48 

54 

11 

57 

44 

51 

15 

55 

42 

49  17 

24 

61 

52 

57 

8 

61 

52 

57 

9 

62 

51 

57 

8 

60 

47 

54 

11 

57 

44 

51 

15 

54 

42 

48  17 

25 

61 

52 

57 

8 

61 

52 

57 

9 

62 

51 

57 

9 

60 

47 

54 

11 

57 

44 

51 

15 

54 

42 

48  17 

26 

61 

52 

57 

8 

61 

52 

57 

9 

62 

51 

57 

9 

59 

47 

53 

12 

57 

44 

51 

15 

54 

42 

48  17 

27 

61 

52 

57 

8 

61 

52 

57 

9 

62 

50 

56 

9 

59 

47 

53 

12 

57 

44 

51 

15 

54 

42 

48  17 

28 

61 

52 

57 

8 

61 

52 

57 

9 

62 

50 

56 

9 

59 

47 

53 

12 

57 

44 

51 

15 

54 

42 

48  17 

29 

61 

52 

57 

8 

61 

52 

57 

9 

61 

50 

56 

9 

59 

47 

53 

12 

56 

44 

50 

15 

54 

42 

48  17 

30 

61 

52 

57 

8 

61 

52 

57 

9 

61 

50 

56 

9 

59 

47 

53 

12 

56 

44 

50 

15 

54 

42 

48  17 

31 

61 

52 

57 

8 

61 

52 

57 

9 

59 

47 

53 

12 

54 

42 

48  17 

-    34 


U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Batsd  on  1931  •  1960  Data 

FRESNO,  CALIFORNIA 

Fresno  Air  Terminal 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

54 

36 

45 

20 

58 

37 

48 

18 

65 

41 

53 

12 

70 

43 

57 

9 

80 

50 

65 

3 

86 

54 

70 

1 

2 

54 

36 

45 

20 

58 

37 

48 

18 

65 

41 

53 

12 

70 

43 

57 

8 

81 

50 

66 

3 

86 

54 

70 

1 

3 

54 

36 

45 

20 

58 

37 

48 

17 

65 

41 

53 

12 

71 

43 

57 

8 

81 

50 

66 

3 

86 

54 

70 

1 

4 

54 

36 

45 

20 

58 

37 

48 

17 

65 

41 

53 

12 

71 

44 

58 

8 

81 

51 

66 

2 

86 

54 

70 

1 

5 

54 

36 

45 

20 

59 

37 

48 

17 

65 

41 

53 

12 

71 

44 

58 

7 

81 

51 

66 

2 

87 

55 

71 

1 

6 

54 

36 

45 

20 

59 

37 

48 

17 

65 

41 

53 

12 

71 

44 

58 

7 

81 

51 

66 

2 

87 

55 

71 

1 

7 

54 

36 

45 

20 

59 

37 

48 

17 

66 

41 

54 

12 

72 

44 

58 

7 

82 

51 

67 

2 

87 

55 

71 

0 

8 

54 

36 

45 

20 

59 

38 

49 

17 

66 

41 

54 

12 

72 

45 

59 

7 

82 

51 

67 

2 

88 

55 

72 

0 

9 

54 

36 

45 

20 

60 

38 

49 

17 

66 

41 

54 

12 

73 

45 

59 

7 

82 

51 

67 

2 

88 

56 

72 

0 

10 

55 

36 

45 

20 

60 

38 

49 

16 

66 

41 

54 

12 

73 

45 

59 

6 

82 

51 

67 

2 

88 

56 

72 

0 

11 

55 

36 

45 

20 

60 

38 

49 

16 

66 

41 

54 

12 

73 

45 

59 

6 

82 

51 

67 

2 

89 

56 

73 

0 

12 

55 

36 

45 

20 

60 

38 

49 

16 

67 

41 

54 

11 

74 

46 

60 

6 

82 

52 

67 

2 

89 

56 

73 

0 

13 

55 

36 

45 

20 

61 

38 

50 

16 

67 

41 

54 

11 

74 

46 

60 

6 

83 

52 

68 

2 

89 

57 

73 

0 

14 

55 

36 

45 

20 

61 

38 

50 

15 

67 

41 

54 

11 

74 

46 

60 

6 

83 

52 

68 

2 

90 

57 

74 

0 

15 

55 

35 

45 

20 

61 

39 

50 

15 

67 

41 

54 

11 

75 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Basod  on  1931  -  1960  Data 

SANTA  MARIA,  CALIFORNIA 

Public  Airport 
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71 

42 

57 
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65 

40 
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16 
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53 
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74 
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48 
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71 
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40 
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53 
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3 
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40 

52  13 

24 
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63 

3 
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53 
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63 

3 

72 

46 
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5 

69 
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10 

64 

39 

52  13 

25 

72 

53 

63 

3 

72 

53 

63 

3 

75 

51 

63 

4 

72 

46 

59 

5 

69 

41 

55 

10 

64 

39 

52  13 

26 

72 

53 

63 

2 

72 

53 

63 

3 

75 

51 

63 

4 

72 

46 

59 

6 

69 

41 

55 

10 

64 

39 

52  14 

27 

72 

53 

63 

2 

72 

53 

63 

3 

75 

51 

63 

4 

72 

45 

59 

6 

69 

41 

55 

10 

63 

39 

51  14 

28 

72 

53 

63 

2 

72 

53 

63 

3 

75 

50 

63 

4 

72 

45 

59 

6 

69 

41 

55 

10 

63 

39 

51  14 

29 

72 

53 

63 

2 

72 

52 

63 

3 

75 

50 

63 

4 

72 

45 

59 

6 

68 

41 

55 

11 

63 

39 

51  14 

30 

72 

53 

63 

2 

72 

52 

63 

3 

75 

50 

63 

4 

72 

45 

59 

6 

68 

41 

55 

11 

63 

39 

51  14 

31 

72 

53 

63 

2 

72 

52 

63 

3 

72 

44 

58 

7 

63 

39 

51  14 

49 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

ALAMOSA,  COLORADO 

Alamosa  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

35 

-  1 

17 

48 

38 

2 

20 

45 

45 

11 

28 

37 

54 

20 

37 

28 

64 

30 

47 

18 

74 

37 

56   9 

2 

35 

-  2 

17 

48 

38 

2 

20 

45 

45 

11 

28 

37 

54 

20 

37 

28 

64 

30 

47 

18 

75 

37 

56   9 

3 

35 

-  2 

17 

49 

38 

2 

20 

45 

45 

11 

28 

37 

54 

20 

37 

28 

64 

30 

47 

18 

75 

38 

57   9 

4 

35 

-  2 

17 

49 

38 

3 

21 

44 

46 

12 

29 

36 

55 

20 

38 

27 

64 

30 

47 

18 

76 

38 

57   8 

5 

35 

-  2 

17 

49 

39 

3 

21 

44 

46 

12 

29 

36 

55 

21 

38 

27 

64 

31 

48 

17 

76 

38 

57   8 

6 

35 

-  2 

17 

49 

39 

3 

21 

44 

46 

12 

29 

36 

56 

21 

39 

27 

65 

31 

48 

17 

76 

39 

58   8 

7 

35 

-  2 

17 

49 

39 

4 

22 

44 

47 

13 

30 

35 

56 

22 

39 

26 

65 

31 

48 

17 

76 

39 

58   7 

8 

35 

-  2 

17 

49 

39 

4 

22 

43 

47 

13 

30 

35 

56 

22 

39 

26 

65 

32 

49 

16 

77 

39 

58   7 

9 

35 

-  2 

17 

49 

40 

4 

22 

43 

47 

13 

30 

35 

57 

22 

40 

25 

66 

32 

49 

16 

77 

40 

59   7 

10 

35 

-  2 

17 

48 

40 

4 

22 

43 

48 

14 

31 

34 

57 

23 

40 

25 

66 

32 

49 

16 

78 

40 

59   6 

11 

35 

-  1 

17 

48 

40 

5 

23 

43 

48 

14 

31 

34 

57 

23 

40 

25 

66 

32 

49 

16 

78 

40 

59   6 

12 

35 

-  1 

17 

48 

40 

5 

23 

42 

48 

14 

31 

34 

58 

24 

41 

24 

66 

33 

50 

15 

78 

41 

60   6 

13 

35 

-  1 

17 

48 

40 

5 

23 

42 

48 

14 

31 

34 

58 

24 

41 

24 

67 

33 

50 

15 

78 

41 

60   6 

14 

35 

-  1 

17 

48 

41 

6 

24 

42 

48 

15 

32 

33 

59 

24 

42 

24 

67 

33 

50. 

15 

79 

41 

60   6 

15 

35 

-  1 

17 

48 

41 

6 

24 

42 

49 

15 

32 

33 

59 

24 

42 

23 

68 

33 

51 

15 

79 

41 

60   6 

16 

35 

-  l 

17 

48 

41 

6 

24 

41 

49 

15 

32 

33 

59 

25 

42 

23 

68 

33 

51 

15 

79 

41 

60   5 

17 

35 

-  1 

17 

48 

42 

7 

25 

41 

49 

16 

33 

33 

60 

25 

43 

23 

68 

33 

51 

14 

79 

42 

61   5 

18 

35 

-  1 

17 

48 

42 

7 

25 

41 

50 

16 

33 

32 

60 

26 

43 

22 

69 

34 

52 

14 

80 

42 

61   5 

19 

36 

-  1 

18 

47 

42 

7 

25 

40 

50 

16 

33 

32 

60 

26 

43 

22 

69 

34 

52 

14 

80 

43 

62   4 

20 

36 

-  1 

18 

47 

42 

8 

25 

40 

50 

16 

33 

32 

61 

26 

44 

21 

69 

34 

52 

13 

80 

43 

62   4 

21 

36 

0 

18 

47 

43 

8 

26 

40 

50 

17 

34 

32 

61 

27 

44 

21 

70 

35 

53 

13 

80 

43 

62   4 

22 

36 

0 

18 

47 

43 

8 

26 

39 

51 

17 

34 

31 

61 

27 

44 

21 

70 

35 

53 

13 

80 

43 

62   4 

23 

36 

0 

18 

47 

43 

9 

26 

39 

51 

17 

34 

31 

61 

27 

44 

21 

70 

35 

53 

12 

81 

44 

63   4 

24 

36 

0 

18 

47 

43 

9 

26 

39 

51 

17 

34 

31 

62 

28 

45 

20 

71 

35 

53 

12 

81 

44 

63   4 

25 

36 

0 

18 

47 

44 

9 

27 

38 

51 

18 

35 

30 

62 

28 

45 

20 

71 

35 

53 

11 

81 

44 

63   4 

26 

36 

0 

18 

46 

44 

10 

27 

38 

51 

18 

35 

30 

62 

28 

45 

20 

72 

36 

54 

11 

81 

44 

63   4 

27 

37 

0 

19 

46 

44 

10 

27 

38 

52 

18 

35 

30 

63 

29 

46 

19 

72 

36 

54 

11 

81 

44 

63   4 

28 

37 

1 

19 

46 

45 

10 

28 

37 

52 

19 

36 

30 

63 

29 

46 

19 

72 

36 

54 

10 

81 

45 

63   3 

29 

37 

1 

19 

46 

Fet 

29 

va  I 

U6S 

53 

19 

36 

29 

63 

29 

46 

19 

73 

37 

55 

10 

81 

45 

63   3 

30 

37 

1 

19 

46 

Feb. 

28 

53 

19 

36 

29 

63 

30 

47 

18 

73 

37 

55 

10 

81 

45 

63   3 

31 

37 

1 

19 

46 

53 

19 

36 

29 

74 

37 

56 

10 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

81 

45 

63 

3 

82 

48 

65 

2 

78 

41 

60 

6 

71 

30 

51 

14 

56 

17 

37 

29 

42 

4 

23  42 

2 

82 

46 

64 

3 

82 

48 

65 

2 

78 

41 

60 

6 

71 

30 

51 

15 

55 

16 

36 

29 

42 

3 

23  42 

3 

82 

46 

64 

3 

82 

48 

65 

2 

78 

41 

60 

6 

70 

30 

50 

15 

55 

15 

35 

30 

41 

3 

22  43 

4 

82 

46 

64 

3 

82 

48 

65 

2 

77 

40 

59 

6 

70 

30 

50 

15 

54 

15 

35 

30 

41 

3 

22  43 

5 

82 

46 

64 

3 

82 

48 

65 

2 

77 

40 

59 

6 

70 

29 

50 

15 

53 

15 

34 

31 

41 

2 

22  43 

6 

82 

46 

64 

3 

82 

47 

65 

2 

77 

39 

58 

7 

69 

29 

49 

16 

53 

14 

34 

31 

40 

2 

21  44 

7 

82 

46 

64 

3 

82 

47 

65 

2 

77 

39 

58 

7 

69 

29 

49 

16 

53 

14 

34 

32 

40 

2 

21  44 

8 

82 

47 

65 

3 

82 

47 

65 

2 

77 

39 

58 

7 

68 

28 

48 

17 

52 

13 

33 

32 

40 

2 

21  44 

9 

82 

47 

65 

3 

81 

47 

64 

2 

77 

38 

58 

7 

68 

28 

48 

17 

52 

13 

33 

33 

39 

20  44 

10 

82 

47 

65 

3 

81 

47 

64 

2 

76 

38 

57 

8 

68 

27 

48 

18 

51 

12 

32 

33 

39 

20  45 

11 

82 

47 

65 

2 

81 

47 

64 

2 

76 

38 

57 

8 

67 

27 

47 

18 

51 

12 

32 

34 

39 

20  45 

12 

82 

47 

65 

2 

81 

47 

64 

2 

76 

37 

57 

8 

66 

26 

46 

19 

50 

11 

31 

34 

38 

20  45 

13 

83 

47 

65 

2 

81 

47 

64 

3 

76 

37 

57 

9 

66 

26 

46 

19 

50 

11 

31 

34 

38 

20  46 

14 

83 

47 

65 

2 

81 

47 

64 

3 

76 

37 

57 

9 

66 

26 

46 

19 

49 

10 

30 

35 

38 

0 

19  46 

15 

83 

47 

65 

2 

81 

46 

64 

3 

76 

36 

56 

9 

65 

25 

45 

20 

49 

10 

30 

35 

38 

0 

19  46 

16 

83 

47 

65 

2 

80 

46 

63 

3 

75 

36 

56 

9 

64 

25 

45 

20 

48 

10 

29 

36 

37 

0 

19  46 

17 

83 

47 

65 

2 

80 

46 

63 
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75 

36 

56 

10 

64 

24 

44 

21 

48 

9 

29 

36 

37 

0 

19  46 

18 

83 

47 

65 
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80 

46 

63 

3 

75 

35 

55 

10 

64 

24 

44 

21 

48 

9 

29 

37 

37 
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19  47 

19 

83 

48 

66 

2 

80 

46 

63 

3 

75 

35 

55 

10 

63 

24 

44 

22 

47 

8 

28 

37 

37 

0 

19  47 

20 

83 

48 

66 

2 

80 

45 

63 

4 

74 

34 

54 

10 

62 

23 

43 

22 

47 

8 

28 

38 

37 

-  1 

18  47 

21 

83 

48 

66 

80 

45 

63 

4 

74 

34 

54 

11 

62 

22 

42 

23 

46 

7 

27 

38 

36 

-  1 

18  47 

22 

83 

48 

66 

79 

45 

62 

4 

74 

34 

54 

11 

62 

22 

42 

23 

46 

7 

27 

39 

36 

-  1 

18  47 

23 

83 

48 

66 

79 

44 

62 

4 

74 

33 

54 

11 

61 

22 

42 

24 

46 

7 

27 

39 

36 

-  1 

18  47 

24 

83 

48 

66 

79 

44 

62 

4 

73 

33 

53 

12 

60 

21 

41 

25 

45 

6 

26 

39 

36 

-  1 

18  48 

25 

83 

48 

66 

79 

44 

62 

4 

73 

33 

53 

12 

59 

20 

40 

25 

45 

6 

26 

40 

36 

-  1 

18  48 

26 

83 

48 

66 

79 

44 

62 

5 

73 

33 

53 

12 

59 

20 

40 

26 

44 

6 

25 

40 

36 

-  1 

18  48 

27 

83 

48 

66 

78 

43 

61 

5 

73 

32 

53 

12 

58 

20 

39 

26 

44 

5 

25 

40 

36 

-  1 

18  48 

28 

83 

48 

66 

2 

78 

43 

61 

5 
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32 

52 

13 

58 

20 

39 

26 

43 

5 

24 

41 

35 

-  1 

17  48 

29 

83 

48 

66 

2 

78 

43 

61 

5 

72 

31 

52 

13 

58 

19 

39 

27 

43 

4 

24 

41 

35 

-  1 

17  48 

30 

82 

48 

65 

2 

78 

42 

60 

5 

71 

31 

51 

14 

57 

18 

38 

27 

43 

4 

24 

42 

35 

-  1 

17  48 

31 

82 

48 

65 

2 

78 

42 

60 

5 

56 

18 

37 

28 

35 

-  1 

17  48 

50 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  ■  1960  Data 

COLORADO  SPRINGS,  COLORADO 

Peterson  Field 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

44 

15 

30 

36 

43 

15 

29 

36 

47 

20 

34 

32 

53 

26 

40 

26 

64 

37 

51 

15 

74 

45 

60 

6 

2 

44 

15 

30 

36 

43 

15 

29 

36 

47 

20 

34 

32 

54 

26 

40 

25 

64 

37 

51 

15 

75 

45 

60 

6 

3 

43 

15 

29 

36 

43 

15 

29 

36 

47 

20 

34 

32 

54 

26 

40 

25 

64 

37 

51 

14 

75 

45 

60 

6 

4 

43 

15 

29 

36 

43 

15 

29 

36 

48 

20 

34 

31 

54 

27 

41 

24 

65 

38 

52 

14 

76 

45 

61 

6 

5 

43 

15 

29 

36 

43 

15 

29 

36 

48 

20 

34 

31 

55 

27 

41 

24 

65 

38 

52 

14 

76 

46 

61 

5 

6 

43 

15 

29 

36 

44 

15 

30 

35 

48 

20 

34 

31 

55 

28 

42 

23 

65 

38 

52 

13 

77 

46 

62 

5 

7 

43 

14 

29 

36 

44 

16 

30 

35 

48 

20 

34 

31 

56 

28 

42 

23 

66 

39 

53 

13 

77 

46 

62 

5 

8 

43 

14 

29 

36 

44 

16 

30 

35 

48 

20 

34 

31 

56 

29 

43 

22 

66 

39 

53 

13 

77 

47 

62 

5 

9 

43 

14 

29 

36 

44 

16 

30 

35 

48 

20 

34 

31 

57 

29 

43 

22 

66 

39 

53 

13 

77 

47 

62 

4 

10 

43 

14 

29 

36 

44 

16 

30 

35 

48 

20 

34 

30 

57 

29 

43 

22 

66 

39 

53 

12 

78 

47 

63 

4 

11 

43 

14 

29 

36 

44 

17 

31 

34 

49 

21 

35 

30 

57 

30 

44 

21 

67 

39 

53 

12 

78 

48 

63 

4 

12 

43 

14 

29 

36 

44 

17 

31 

34 

49 

21 

35 

30 

58 

30 

44 

21 

67 

40 

54 

12 

79 

48 

64 

3 

13 

43 

14 

29 

36 

45 

17 

31 

34 

49 

21 

35 

30 

58 

30 

44 

21 

67 

40 

54 

12 

79 

48 

64 

3 

14 

43 

14 

29 

36 

45 

17 

31 

34 

49 

21 

35 

30 

58 

31 

45 

20 

67 

40 

54 

11 

80 

49 

65 

3 

15 

43 

14 

29 

36 

45 

17 

31 

34 

49 

21 

35 

30 

59 

31 

45 

20 

68 

40 

54 

11 

80 

49 

65 

3 

16 

43 

14 

29 

36 

45 

17 

31 

34 

49 

21 

35 

29 

59 

32 

46 

20 

68 

40 

54 

11 

80 

49 

65 

3 

17 

43 

14 

29 

36 

45 

18 

32 

34 

50 

22 

36 

29 

59 

32 

46 

19 

68 

41 

55 

10 

80 

49 

65 

3 

18 

43 

14 

29 

36 

45 

18 

32 

34 

50 

22 

36 

29 

60 

33 

47 

19 

69 

41 

55 

10 

80 

50 

65 

2 

19 

42 

14 

28 

36 

45 

18 

32 

33 

50 

22 

36 

29 

60 

33 

47 

18 

69 

41 

55 

10 

81 

50 

66 

2 

20 

42 

14 

28 

37 

45 

18 

32 

33 

50 

22 

36 

29 

61 

33 

47 

18 

70 

41 

56 

9 

81 

50 

66 

2 

21 

42 

14 

28 

37 

46 

18 

32 
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38 

20 

29  36 

17 

84 

61 

73 

0 

81 

59 

70 

0 

73 

51 

62 

4 

64 

40 

52 

13 

50 

31 

41 

24 

38 

20 

29  36 

18 

84 

61 

73 

0 

81 

59 

70 

0 

73 

51 

62 

4 

63 

40 

52 

13 

50 

31 

41 

25 

37 

19 

28  36 

19 

84 

61 

73 

0 

81 

59 

70 

0 

72 

50 

61 

4 

63 

39 

51 

14 

49 

31 

40 

25 

37 

19 

28  37 

20 

84 

61 

73 

0 

80 

59 

70 

0 

72 

50 

61 

5 

62 

39 

51 

14 

48 

30 

39 

26 

37 

19 

28  37 

21 

84 

61 

73 

0 

80 

59 

70 

72 

50 

61 

5 

62 

39 

51 

15 

48 

30 

39 

26 

37 

19 

28  37 

22 

84 

61 

73 

0 

80 

58 

69 

71 

49 

60 

5 

62 

39 

51 

15 

48 

30 

39 

26 

37 

19 

28  37 

23 

84 

61 

73 

0 

80 

58 

69 

71 

49 

60 

5 

61 

39 

50 

15 

48 

29 

39 

27 

36 

18 

27  37 

24 

84 

62 

73 

0 

79 

58 

69 

71 

49 

60 

5 

61 

38 

50 

16 

47 

29 

38 

27 

36 

18 

27  38 

25 

84 

62 

73 

0 

79 

58 

69 

71 

48 

60 

6 

60 

38 

49 

16 

46 

29 

38 

28 

36 

18 

27  38 

26 

84 

62 

73 

0 

79 

57 

68 

70 

48 

59 

6 

60 

38 

49 

16 

46 

28 

37 

28 

36 

18 

27  38 

27 

84 

62 

73 

0 

78 

57 

68 

70 

48 

59 

6 

60 

37 

49 

17 

46 

28 

37 

28 

36 

18 

27  38 

28 

84 

62 

73 

0 

78 

57 

68 

70 

47 

59 

7 

59 

37 

48 

17 

45 

27 

36 

29 

36 

18 

27  38 

29 

84 

61 

73 

0 

78 

57 

68 

70 

47 

59 

7 

58 

36 

47 

17 

44 

27 

36 

29 

36 

18 

27  38 

30 

84 

61 

73 

0 

78 

56 

67 

69 

46 

58 

7 

58 

36 

47 

18 

44 

26 

35 

30 

36 

18 

27  38 

31 

84 

61 

73 

0 

77 

56 

67 

2 

58 

36 

47 

18 

36 

18 

27  38 

57    - 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

NEW  HAVEN,  CONNECTICUT 


Munic 

pal 

Airport 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

38 

22 

30 

35 

37 

22 

30 

36 

41 

24 

33 

33 

50 

33 

42 

24 

62 

43 

53 

13 

72 

53 

63 

3 

2 

38 

22 

30 

35 

37 

21 

29 

36 

41 

24 

33 

32 

50 

33 

42 

24 

62 

43 

53 

12 

72 

53 

63 

3 

3 

37 

22 

30 

35 

37 

21 

29 

36 

41 

25 

33 

32 

50 

34 

42 

23 

62 

43 

53 

12 

73 

54 

64 

3 

4 

37 

22 

30 

35 

37 

21 

29 

36 

42 

25 

34 

32 

51 

34 

43 

23 

63 

43 

53 

11 

73 

54 

64 

3 

5 

37 

22 

30 

35 

37 

21 

29 

36 

42 

25 

34 

32 

52 

35 

44 

22 

63 

44 

54 

11 

73 

54 

64 

2 

6 

37 

22 

30 

35 

37 

21 

29 

36 

42 

25 

34 

31 

52 

35 

44 

22 

64 

44 

54 

11 

73 

55 

64 

2 

7 

37 

22 

30 

35 

37 

21 

29 

36 

43 

26 

35 

31 

52 

35 

44 

21 

64 

45 

55 

11 

74 

55 

65 

2 

8 

37 

22 

30 

35 

37 

21 

29 

36 

43 

26 

35 

30 

53 

36 

45 

21 

64 

45 

55 

10 

74 

55 

65 

2 

9 

37 

22 

30 

35 

37 

21 

29 

36 

43 

27 

35 

30 

53 

36 

45 

20 

64 

45 

55 

10 

74 

56 

65 

2 

10 

37 

22 

30 

35 

37 

20 

29 

36 

43 

27 

35 

30 

54 

36 

45 

20 

65 

45 

55 

10 

74 

56 

65 

2 

11 

37 

22 

30 

35 

37 

20 

29 

36 

44 

27 

36 

29 

54 

37 

46 

19 

65 

46 

56 

9 

74 

56 

65 

2 

12 

37 

22 

30 

35 

37 

20 

29 

36 

44 

28 

36 

29 

55 

37 

46 

19 

66 

46 

56 

9 

75 

56 

66 

2 

13 

37 

22 

30 

35 

37 

20 

29 

36 

44 

28 

36 

29 

55 

37 

46 

19 

66 

47 

57 

9 

75 

57 

66 

2 

14 

37 

22 

30 

35 

38 

20 

29 

36 

44 

29 

37 

29 

55 

37 

46 

18 

66 

47 

57 

8 

75 

57 

66 

15 

37 

22 

30 

35 

38 

20 

29 

36 

44 

29 

37 

28 

56 

38 

47 

18 

66 

47 

57 

8 

75 

57 

66 

16 

37 

22 

30 

35 

38 

21 

30 

36 

45 

29 

37 

28 

56 

38 

47 

17 

67 

47 

57 

8 

75 

57 

66 

17 

37 

22 

30 

35 

38 

21 

30 

36 

45 

29 

37 

28 

57 

39 

48 

17 

67 

48 

58 

7 

76 

58 

67 

18 

37 

22 

30 

35 

38 

21 

30 

36 

45 

30 

38 

27 

57 

39 

48 

17 

68 

48 

58 

7 

76 

58 

67 

19 

37 

22 

30 

35 

38 

21 

30 

35 

46 

30 

38 

27 

58 

39 

49 

17 

68 

49 

59 

7 

76 

58 

67 

20 

37 

22 

30 

36 

38 

21 

30 

35 

46 

31 

39 

27 

58 

39 

49 

16 

68 

49 

59 

7 

76 

58 

67 

21 

37 

22 

30 

36 

39 

21 

30 

35 

46 

31 

39 

26 

58 

40 

49 

16 

69 

49 

59 

6 

76 

59 

68 

22 

37 

22 

30 

36 

39 

21 

30 

35 

47 

31 

39 

26 

59 

40 

50 

16 

69 

49 

59 

6 

77 

59 

68 

23 

37 

22 

30 

36 

39 

21 

30 

35 

47 

31 

39 

26 

59 

40 

50 

15 

69 

50 

60 

6 

77 

59 

68 

24 

37 

22 

30 

36 

39 

22 

31 

34 

47 

32 

40 

26 

59 

41 

50 

15 

70 

50 

60 

5 

77 

59 

68 

25 

37 

22 

30 

36 

40 

22 

31 

34 

47 

32 

40 

26 

59 

41 

50 

15 

70 

50 

60 

5 

77 

59 

68 

26 

37 

22 

30 

36 

40 

22 

31 

34 

47 

32 

40 

25 

60 

41 

51 

15 

70 

51 

61 

5 

77 

60 

69 

27 

37 

22 

30 

36 

40 

23 

32 

33 

48 

32 

40 

25 

60 

41 

51 

14 

70 

51 

61 

5 

77 

60 

69 

28 

37 

22 

30 

36 

41 

23 

32 

33 

48 

33 

41 

25 

61 

42 

52 

14 

70 

51 

61 

5 

78 

60 

69 

29 

37 

22 

30 

36 

Feb 

.  29 

val 
Feb. 

49 

33 

41 

24 

61 

42 

52 

13 

71 

52 

62 

4 

78 

60 

69 

0 

30 

37 

22 

30 

36 

ues 
28 

49 

33 

41 

24 

62 

42 

52 

13 

71 

52 

62 
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78 

60 

69 

0 

31 

37 

22 

30 

36 

S.'il  it   ay 

49 

33 

41 

24 

72 

53 

63 

4 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBFR 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

78 

61 

70 
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81 

64 

73 

0 

76 

58 

67 

2 

69 

50 

60 

6 

57 

39 

48 

17 

46 

30 

38 

27 

2 

78 

61 

70 

0 

81 

64 

73 

0 

76 

58 

67 

2 

69 

50 

60 

6 

57 

39 

48 

17 

45 

29 

37 

28 

3 

79 

61 

70 

0 

81 

64 

73 

0 

76 

58 

67 

2 

69 

49 

59 

6 

57 

38 

48 

17 

44 

28 

36 

29 

4 

79 

62 

71 

0 

81 

64 

73 

0 

76 

57 

67 

2 

68 

49 

59 

7 

57 

38 

48 

18 

44 

28 

36 

29 

5 

79 

62 

71 

0 

81 

64 

73 

0 

76 

57 

67 

2 

68 

48 

58 

7 

56 

38 

47 

18 

43 

28 

36 

30 

6 

79 

62 

71 

0 

81 

64 

73 

0 

75 

57 

66 

2 

68 

48 

58 

7 

56 

38 

47 

18 

43 

27 

35 

30 

7 

79 

62 

71 

0 

81 

64 

73 

0 

75 

57 

66 

2 

67 

48 

58 

8 

55 

37 

46 

19 

43 

27 

35 

30 

8 

80 

62 

71 

0 

81 

64 

73 

0 

75 

56 

66 

2 

67 

47 

57 

8 

55 

37 

46 

19 

42 

26 

34 

31 

9 

80 

63 

72 

0 

81 

64 

73 

0 

75 

56 

66 

2 

66 

47 

57 

8 

54 

37 

46 

19 

42 

26 

34 

31 

10 

80 

63 

72 

0 

81 

63 

72 

0 

75 

56 

66 

2 

66 

46 
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9 
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20 
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31 
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72 
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81 

63 
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65 
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46 
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9 

54 

36 

45 

20 

41 

25 

33 
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81 

63 
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33 
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21 
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32 
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81 

63 

72 
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80 

63 

72 
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65 

2 

65 

45 

55 

10 
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35 
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21 

40 

24 

32 

33 

15 

81 

64 

73 
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80 

62 

71 

0 

74 

55 

65 

2 
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44 

54 

11 
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35 
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21 

40 

24 

32 

33 

16 

81 

64 

73 

0 

80 

62 

71 

0 
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55 
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3 
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44 

54 

11 
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35 

44 

22 
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72 

53 

63 

3 

61 

42 
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13 

49 

33 

41 

24 

38 

22 

30 

35 

23 

81 

64 

73 

0 

78 

60 

69 

72 

53 

63 

4 

61 

41 

51 

14 

49 

33 

41 

24 

38 

22 

30 

35 

24 

82 

64 

73 

0 

78 

60 

69 

72 

53 

63 

4 

61 

41 

51 

14 

49 

32 

41 

24 

38 

22 

30 

35 

25 

82 

64 

73 

0 

78 

60 

69 

71 

52 

62 

4 

60 

41 

51 

15 

48 

32 

40 

25 

38 

22 

30 

35 

26 

82 

64 

73 

0 

78 

60 

69 

71 

52 

62 

4 

60 

40 

50 

15 

48 

32 

40 

25 

38 

22 

30 

35 

27 

82 

64 

73 

0 

77 

59 

68 

71 

51 

61 

5 

59 

40 

50 

16 

47 

32 

40 

26 

38 

22 

30 

35 

28 

82 

64 

73 

0 

77 

59 

68 

70 

51 

61 

5 

59 

40 

50 

16 

47 

31 

39 

26 

38 

22 

30 

35 

29 

82 

64 

73 

0 

77 

59 

68 

70 

51 

61 

5 

59 

40 

50 

16 

46 

31 

39 

27 

38 

22 

30 

35 

30 

81 

64 

73 

0 

77 

58 

68 

70 

50 

60 

5 

58 

39 

49 

17 

46 

30 

38 

27 

38 

22 

30 

35 

31 

81 

64 

73 

0 

76 

58 

67 

2 

58 

39 

49 

17 

38 

22 

30 

35 

58    - 


u. 

S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

WEATHER  BUREAU 

DA  ^  .!  !'  ■:'/-     '    ■;  .:  ,:r.'.-r-  -.t    . 

Based  on  1931 

.  1960  Data 

WILMINGTON 

,  DELAWARE 

New  Castle  County  Airpor 

t 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

41 

26 

34 

31 

42 

25 

34 

32 

45   27   36   29 

56   37   47 

19 

69 

47 

58 

7 

78 

57 

68   1 

2 

41 

26 

34 

31 

42 

25 

34 

32 

45   28   37   28 

57   37   47 

18 

69 

48 

59 

7 

78 

57 

68   1 

3 

41 

26 

34 

31 

42 

25 

34 

32 

46   28   37   28 

57   37   47 

18 

70 

48 

59 

6 

78 

58 

68   1 

4 

41 

26 

34 

31 

42 

25 

34 

32 

46   29   38   28 

57   37   47 

17 

70 

48 

59 

6 

79 

58 

69   1 

5 

41 

26 

34 

31 

42 

25 

34 

32 

47   29   38   27 

58   38   48 

17 

70 

49 

60 

6 

79 

58 

69   1 

6 

41 

26 

34 

31 

42 

25 

34 

32 

47   29   38   27 

58   38   48 

17 

71 

49 

60 

6 

79 

58 

69   1 

7 

41 

26 

34 

31 

42 

25 

34 

32 

47   29   38   27 

58   38   48 

16 

71 

49 

60 

5 

80 

59 

70   0 

8 

41 

26 

34 

31 

42 

25 

34 

32 

48   29   39   26 

59   39   49 

16 

71 

50 

61 

5 

80 

59 

70   0 

9 

41 

26 

34 

31 

42 

25 

34 

32 

48   30   39   26 

60   39   50 

16 

72 

50 

61 

5 

80 

59 

70   0 

10 

41 

26 

34 

31 

42 

25 

34 

32 

48   30   39   26 

60   39   50 

15 

72 

50 

61 

5 

80 

60 

70   0 

11 

41 

26 

34 

31 

42 

25 

34 

32 

49   30   40   25 

61   40   51 

15 

72 

51 

62 

4 

81 

60 

71   0 

12 

41 

26 

34 

31 

42 

25 

34 

32 

49   31   40   25 

61   40   51 

14 

72 

51 

62 

4 

81 

60 

71   0 

13 

41 

26 

34 

32 

42 

25 

34 

32 

49   31   40   25 

62   41   52 

14 

73 

51 

62 

4 

81 

61 

71   0 

14 

41 

26 

34 

32 

42 

25 

34 

32 

50   31   41   24 

62   41   52 

14 

73 

51 

62 

4 

82 

61 

72   0 

15 

41 

26 

34 

32 

42 

25 

34 

32 

50   32   41   24 

62   41   52 

13 

73 

52 

63 

4 

82 

61 

72   0 

16 

41 

26 

34 

32 

42 

25 

34 

32 

51   32   42   24 

63   42   53 

13 

73 

52 

63 

3 

82 

61 

72   0 

17 

41 

26 

34 

32 

42 

25 

34 

31 

51   33   42   23 

63   42   53 

12 

74 

52 

63 

3 

82 

62 

72   0 

18 

41 

25 

33 

32 

42 

25 

34 

31 

51   33   42   23 

64   42   53 

12 

74 

53 

64 

3 

83 

62 

73   0 

19 

41 

25 

33 

32 

42 

25 

34 

31 

52   33   43   23 

64   43   54 

12 

74 

53 

64 

3 

83 

62 

73   0 

20 

41 

25 

33 

32 

42 

25 

34 

31 

52   33   43   22 

64   43   54 

11 

75 

53 

64 

3 

83 

62 

73   0 

21 

41 

25 

33 

32 

43 

25 

34 

31 

52   34   43   22 

65   44   55 

11 

75 

54 

65 

3 

83 

63 

73   0 

22 

41 

25 

33 

32 

43 

25 

34 

30 

53   34   44   22 

65   44   55 

10 

75 

54 

65 

2 

84 

63 

74   0 

23 

42 

25 

34 

32 

43 

25 

34 

30 

53   34   44   22 

66   44   55 

10 

75 

54 

65 

2 

84 

63 

74   0 

24 

42 

25 

34 

32 

43 

26 

35 

30 

53   34   44   21 

66   45   56 

9 

76 

54 

65 

2 

84 

63 

74   0 
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0 

82 

75 

79 

0 

77 

70 

74 

0 

74 

66 

70 

23 

88 

79 

84 

0 

88 

79 

84 

0 

86 

78 

82 

0 

81 

75 

78 

0 

76 

69 

73 

0 

74 

66 

70 

24 

88 

79 

84 

0 

88 

79 

84 

0 

86 

78 

82 

0 

81 

74 

78 

0 

76 

69 

73 

0 

74 

66 

70 

25 

88 

79 

84 

0 

88 

79 

84 

0 

86 

78 

82 

0 

81 

74 

78 

0 

76 

69 

73 

0 

74 

66 

70 

26 

88 

79 

84 

0 

88 

79 

84 

0 

86 

77 

82 

0 

81 

74 

78 

0 

76 

69 

73 

0 

74 

66 

70 

27 

88 

79 

84 

0 

88 

79 

84 

0 

85 

77 

81 

0 

81 

74 

78 

0 

76 

69 

73 

0 

74 

66 

70 

28 

88 

79 

84 

0 

88 

79 

84 

0 

85 

77 

81 

0 

80 

74 

77 

0 

76 

69 

73 

0 

74 

66 

70 

29 

88 

80 

84 

0 

88 

79 

84 

0 

85 

77 

81 

0 

80 

74 

77 

0 

76 

69 

73 

0 

74 

66 

70 

30 

88 

80 

84 

0 

88 

79 

84 

0 

85 

77 

81 

0 

80 

73 

77 

0 

76 

68 

72 

0 

74 

66 

70 

3] 

88 

80 

84 

0 

88 

79 

84 

0 

80 

73 

77 

0 

74 

66 

70 

-    65 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

LAKELAND,  FLORIDA 

City  Hall 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

71 

52 

62 

7 

72 

53 

63 

6 

75 

55 

65 

5 

79 

59 

69 

0 

85 

65 

75 

0 

89 

69 

79 

0 

2 

71 

52 

62 

7 

72 

53 

63 

6 

75 

55 

65 

5 

79 

59 

69 

0 

85 

65 

75 

0 

89 

70 

80 

0 

3 

71 

52 

62 

7 

72 

53 

63 

6 

75 

55 

65 

5 

79 

59 

69 

0 

85 

65 

75 

0 

89 

70 

80 

0 

4 

71 

52 

62 

7 

72 

53 

63 

6 

75 

55 

65 

4 

79 

59 

69 

0 

85 

65 

75 

0 

89 

70 

80 

0 

5 

71 

52 

62 

7 

72 

53 

63 

6 

75 

55 

65 

4 

79 

59 

69 

0 

85 

65 

75 

0 

90 

70 

80 

0 

6 

71 

52 

62 

7 

72 

53 

63 

6 

75 

55 

65 

4 

79 

60 

70 

0 

86 

65 

76 

0 

90 

70 

80 

0 

7 

71 

52 

62 

7 

72 

53 

63 

5 

75 

55 

65 

4 

79 

60 

70 

0 

86 

66 

76 

0 

90 

70 

80 

0 

8 

71 

52 

62 

7 

72 

53 

63 

5 

76 

55 

66 

4 

80 

60 

70 

0 

86 

66 

76 

0 

90 

71 

81 

0 

9 

71 

52 

62 

7 

72 

53 

63 

5 

76 

55 

66 

4 

80 

60 

70 

0 

86 

66 

76 

0 

90 

71 

81 

0 

10 

71 

52 

62 

6 

72 

53 

63 

5 

76 

55 

66 

4 

80 

61 

71 

0 

86 

66 

76 

0 

90 

71 

81 

0 

11 

71 

52 

62 

6 

72 

53 

63 

5 

76 

56 

66 

4 

80 

61 

71 

0 

86 

66 

76 

0 

90 

71 

81 

0 

12 

71 

52 

62 

6 

72 

53 

63 

5 

76 

56 

66 

4 

81 

61 

71 

0 

86 

66 

76 

0 

90 

71 

81 

0 

13 

71 

52 

62 

6 

73 

53 

63 

5 

76 

56 

66 

4 

81 

61 

71 

0 

87 

66 

77 

0 

90 

71 

81 

0 

14 

71 

52 

62 

6 

73 

53 

63 

5 

76 

56 

66 

4 

81 

61 

71 

0 

87 

67 

77 

0 

90 

71 

81 

0 

15 

71 

52 

62 

6 

73 

53 

63 

5 

77 

56 

67 

3 

81 

62 

72 

0 

87 

67 

77 

0 

90 

71 

81 

0 

16 

71 

52 

62 

6 

73 

53 

63 

5 

77 

56 

67 

3 

81 

62 

72 

0 

87 

67 

77 

0 

90 

72 

81 

0 

17 

71 

52 

62 

6 

73 

53 

63 

5 

77 

56 

67 

3 

82 

62 

72 

0 

87 

67 

77 

0 

90 

72 

81 

0 

18 

71 

52 

62 

6 

73 

53 

63 

5 

77 

56 

67 

3 

82 

62 

72 

0 

87 

67 

77 

0 

90 

72 

81 

0 

19 

71 

52 

62 

6 

73 

53 

63 

5 

77 

57 

67 

3 

82 

63 

73 

0 

87 

67 

77 

0 

90 

72 

81 

0 

20 

71 

52 

62 

6 

73 

54 

64 

5 

77 

57 

67 

3 

82 

63 

73 

0 

87 

67 

77 

0 

90 

72 

81 

0 

21 

71 

52 

62 

6 

73 

54 

64 

5 

77 

57 

67 

3 

82 

63 

73 

0 

87 

68 

78 

0 

90 

72 

81 

0 

22 

71 

52 

62 

6 

73 

54 

64 

5 

78 

57 

68 

3 

83 

63 

73 

0 

88 

68 

78 

0 

90 

72 

81 

0 

23 

71 

52 

62 

6 

73 

54 

64 

5 

78 

57 

68 

3 

83 

63 

73 

0 

88 

68 

78 

0 

90 

72 

81 

0 

24 

71 

52 

62 

6 

74 

54 

64 

5 

78 

57 

68 

2 

83 

63 

73 

0 

88 

68 

78 

0 

90 

72 

81 

0 

25 

71 

53 

62 

6 

74 

54 

64 

5 

78 

57 

68 

2 

83 

64 

74 

0 

88 

68 

78 

0 

90 

72 

81 

0 

26 

72 

53 

63 

6 

74 

54 

64 

5 

78 

58 

68 

2 

83 

64 

74 

0 

88 

68 

78 

0 

90 

72 

81 

0 

27 

72 

53 

63 

6 

74 

54 

64 

5 

78 

58 

68 

2 

84 

64 

74 

0 

88 

69 

79 

0 

90 

72 

81 

0 

28 

72 

53 

63 

6 

74 

54 

64 

5 

78 

58 

68 

2 

84 

64 

74 

0 

88 

69 

79 

0 

90 

72 

81 

0 

29 

72 

53 

63 

6 

Feb.  29 
same  as 

,   o 

78 

58 

68 

1 

84 

64 

74 

0 

88 

69 

79 

0 

90 

72 

81 

0 

30 
31 

72 
72 

53 
53 

63 
63 

6 
6 

Feb. 

28 

78 
79 

58 
58 

68 
69 

1 
1 

84 

65 

75 

0 

89 
89 

69 
69 

79 
79 

0 
0 

90 

72 

81 

0 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

90 

72 

81 

0 

91 

73 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

86 

70 

78 

0 

79 

61 

70 

73 

55 

64 

4 

2 

90 

72 

81 

0 

91 

73 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

86 

70 

78 

0 

79 

61 

70 

73 

55 

64 

4 

3 

90 

72 

81 

0 

91 

73 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

86 

70 

78 

0 

78 

61 

70 

73 

54 

64 

4 

4 

90 

72 

81 

0 

91 

73 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

85 

69 

77 

0 

78 

60 

69 

73 

54 

64 

4 

5 

90 

72 

81 

0 

91 

73 

82 

0 

89 

73 

81 

0 

85 

69 

77 

0 

78 

60 

69 

73 

54 

64 

4 

6 

90 

72 

81 

0 

91 

73 

82 

0 

89 

73 

81 

0 

85 

69 

77 

0 

78 

60 

69 

73 

54 

64 

4 

7 

90 

72 

81 

0 

91 

73 

82 

0 

89 

73 

81 

0 

85 

69 

77 

0 

78 

60 

69 

72 

54 

63 

5 

8 

90 

72 

81 

0 

91 

73 

82 

0 

89 

73 

81 

0 

84 

68 

76 

0 

77 

59 

68 

72 

54 

63 

5 

9 

90 

72 

81 

0 

91 

73 

82 

0 

89 

73 

81 

0 

84 

68 

76 

0 

77 

59 

68 

72 

54 

63 

5 

10 

90 

72 

81 

0 

91 

73 

82 

0 

R9 

73 

81 

0 

84 

68 

76 

0 

77 

59 

68 

72 

54 

63 

5 

11 

90 

72 

81 

0 

91 

73 

82 

0 

89 

73 

81 

0 

84 

68 

76 

0 

77 

59 

68 

72 

53 

63 

5 

12 

90 

73 

82 

0 

91 

73 

82 

0 

89 

73 

81 

0 

84 

67 

76 

0 

77 

59 

68 

72 

53 

63 

5 

13 

90 

73 

82 

0 

91 

73 

82 

0 

89 

73 

81 

0 

84 

67 

76 

0 

76 

58 

67 

2 

72 

53 

63 

5 

14 

90 

73 

82 

0 

91 

73 

82 

0 

88 

73 

81 

0 

83 

67 

75 

0 

76 

58 

67 

2 

72 

53 

63 

5 

15 

91 

73 

82 

0 

91 

74 

83 

0 

88 

72 

80 

0 

83 

66 

75 

0 

76 

58 

67 

2 

72 

53 

63 

5 

16 

91 

73 

82 

0 

91 

74 

83 

0 

88 

72 

80 

0 

83 

66 

75 

0 

76 

57 

67 

2 

72 

53 

63 

5 

17 

91 

73 

82 

0 

91 

74 

83 

0 

88 

72 

80 

0 

83 

66 

75 

0 

75 

57 

66 

2 

72 

53 

63 

6 

18 

91 

73 

82 

0 

91 

74 

83 

0 

88 

72 

80 

0 

82 

66 

74 

0 

75 

57 

66 

2 

71 

53 

62 

6 

19 

91 

73 

82 

0 

90 

74 

82 

0 

88 

72 

80 

0 

82 

65 

74 

0 

75 

57 

66 

2 

71 

53 

62 

6 

20 

91 

73 

82 

0 

90 

74 

82 

0 

88 

72 

80 

0 

82 

65 

74 

0 

75 

57 

66 

2 

71 

53 

62 

6 

21 

91 

73 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

87 

72 

80 

0 

82 

65 

74 

0 

75 

57 

66 

2 

71 

53 

62 

6 

22 

91 

73 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

87 

72 

80 

0 

82 

64 

73 

0 

75 

56 

66 

2 

71 

53 

62 

6 

23 

91 

73 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

87 

72 

80 

0 

81 

64 

73 

0 

74 

56 

65 

3 

71 

52 

62 

6 

24 

91 

73 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

87 

72 

80 

0 

81 

64 

73 

0 

74 

56 

65 

3 

71 

52 

62 

6 

25 

91 

73 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

87 

71 

79 

0 

81 

63 

72 

0 

74 

56 

65 

3 

71 

52 

62 

6 

26 

91 

73 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

87 

71 

79 

0 

81 

63 

72 

0 

74 

56 

65 

3 

71 

52 

62 

6 

27 

91 

73 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

86 

71 

79 

0 

81 

63 

72 

0 

74 

55 

65 

3 

71 

52 

62 

6 

28 

91 

73 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

86 

71 

79 

0 

80 

63 

72 

0 

74 

55 

65 

3 

71 

52 

62 

6 

29 

91 

73 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

86 

70 

78 

0 

80 

62 

71 

0 

73 

55 

64 

3 

71 

52 

62 

6 

30 

91 

73 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

86 

70 

78 

0 

80 

62 

71 

0 

73 

55 

64 

4 

71 

52 

62 

6 

31 

91 

73 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

79 

62 

71 

0 

71 

52 

62 

6 

66 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

MIAMI  BEACH,  FLORIDA 

10th  St.  &  Ocean  Drive 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

75 

64 

70 

74 

63 

69 

2 

76 

65 

71 

78 

68 

73 

0 

81 

72 

77 

0 

84 

76 

80 

0 

2 

75 

64 

70 

74 

64 

69 

2 

76 

65 

71 

78 

68 

73 

0 

81 

72 

77 

0 

84 

76 

80 

0 

3 

75 

64 

70 

74 

64 

69 

2 

76 

65 

71 

78 

68 

73 

0 

81 

73 

77 

0 

84 

76 

80 

0 

4 

75 

64 

70 

74 

64 

69 

2 

76 

65 

71 

78 

69 

74 

0 

81 

73 

77 

0 

84 

76 

80 

0 

5 

75 

64 

70 

74 

64 

69 

2 

76 

65 

71 

78 

69 

74 

0 

81 

73 

77 

0 

84 

76 

80 

0 

6 

75 

64 

70 

74 

64 

69 

2 

76 

66 

71 

78 

69 

74 

0 

82 

73 

78 

0 

85 

76 

81 

0 

7 

74 

64 

69 

2 

74 

64 

69 

2 

76 

66 

71 

78 

69 

74 

0 

82 

73 

78 

0 

85 

76 

81 

0 

8 

74 

64 

69 

2 

74 

64 

69 

2 

76 

66 

71 

79 

69 

74 

0 

82 

73 

78 

0 

85 

76 

81 

0 

9 

74 

64 

69 

2 

74 

64 

69 

76 

66 

71 

79 

69 

74 

0 

82 

73 

78 

0 

85 

77 

81 

0 

10 

74 

64 

69 

2 

75 

64 

70 

76 

66 

71 

0 

79 

70 

75 

0 

82 

73 

78 

0 

85 

77 

81 

0 

11 

74 

64 

69 

2 

75 

64 

70 

76 

66 

71 

0 

79 

70 

75 

0 

82 

74 

78 

0 

85 

77 

81 

0 

12 

74 

64 

69 

2 

75 

64 

70 

76 

66 

71 

0 

79 

70 

75 

0 

82 

74 

78 

0 

85 

77 

81 

0 

13 

74 

64 

69 

2 

75 

64 

70 

76 

66 

71 

0 

79 

70 

75 

0 

82 

74 

78 

0 

85 

77 

81 

0 

14 

74 

64 

69 

2 

75 

64 

70 

77 

66 

72 

0 

79 

70 

75 

0 

82 

74 

78 

0 

85 

77 

81 

0 

15 

74 

64 

69 

2 

75 

64 

70 

77 

66 

72 

0 

79 

70 

75 

0 

82 

74 

78 

0 

86 

77 

82 

0 

16 

74 

64 

69 

2 

75 

64 

70 

77 

66 

72 

0 

80 

70 

75 

0 

82 

74 

78 

0 

86 

77 

82 

0 

17 

74 

64 

69 

2 

75 

64 

70 

77 

67 

72 

0 

80 

70 

75 

0 

82 

74 

78 

0 

86 

77 

82 

0 

18 

74 

64 

69 

2 

75 

64 

70 

77 

67 

72 

0 

80 

71 

76 

0 

83 

74 

79 

0 

86 

77 

82 

0 

19 

74 

64 

69 

2 

75 

64 

70 

77 

67 

72 

0 

80 

71 

76 

0 

83 

74 

79 

0 

86 

77 

82 

0 

20 

74 

64 

69 

2 

75 

64 

70 

77 

67 

72 

0 

80 

71 

76 

0 

83 

74 

79 

0 

36 

77 

82 

0 

21 

74 

64 

69 

2 

75 

64 

70 

77 

67 

72 

0 

80 

71 

76 

0 

83 

75 

79 

0 

86 

77 

82 

0 

22 

74 

64 

69 

2 

75 

64 

70 

77 

67 

72 

0 

80 

71 

76 

0 

83 

75 

79 

0 

86 

77 

82 

0 

23 

74 

64 

69 

2 

76 

64 

70 

77 

67 

72 

0 

80 

71 

76 

0 

83 

75 

79 

0 

86 

77 

82 

0 

24 

74 

64 

69 

2 

76 

65 

71 

77 

67 

72 

0 

80 

71 

76 

0 

83 

75 

79 

0 

86 

77 

82 

0 

25 

74 

64 

69 

2 

76 

65 

71 

77 

67 

72 

0 

81 

71 

76 

0 

83 

75 

79 

0 

86 

77 

82 

0 

26 

74 

64 

69 

2 

76 

65 

71 

77 

67 

72 

0 

81 

72 

77 

0 

83 

75 

79 

0 

86 

77 

82 

0 

27 

74 

64 

69 

2 

76 

65 

71 

77 

68 

73 

0 

81 

72 

77 

0 

83 

75 

79 

0 

87 

77 

82 

0 

28 

74 

64 

69 

2 

76 

65 

71 

77 

68 

73 

0 

81 

72 

77 

0 

83 

75 

79 

0 

87 

77 

82 

0 

29 

74 

63 

69 

2 

78 

68 

73 

0 

81 

72 

77 

0 

84 

75 

80 

0 

87 
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DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bo««d  on  1931  •  1960  Data 

PENSACOLA,  FLORIDA 
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MAX 

MIN 
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5 
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85 

71 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  -  1960  Data 

TALLAHASSEE,  FLORIDA 

Municipal  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 
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APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 
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42 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Basad  on  1931  •  1960  Data 

TAMPA,  FLORIDA 

International  Airport 
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72 

81 

0 

16 

71 

51 

61 

7 

73 

53 

63 

5 

76 

56 

66 

3 

81 

62 

72 

0 

87 

66 

77 

0 

89 

72 

81 

0 

17 

71 

51 

61 

7 

73 

53 

63 

5 

76 

56 

66 

3 

82 

62 

72 

0 

87 

67 

77 

0 

89 

72 

81 

0 

18 

71 

51 

61 

7 

73 

53 

63 

5 

76 

56 

66 

3 

82 

62 

72 

0 

87 

67 

77 

0 

89 

72 

81 

0 

19 

71 

51 

61 

7 

73 

53 

63 

5 

76 

56 

66 

3 

82 

62 

72 

0 

88 

67 

78 

0 

89 

72 

81 

0 

20 

71 

51 

61 

7 

73 

53 

63 

5 

76 

57 

67 

3 

83 

62 

73 

0 

88 

67 

78 

0 

90 

72 

81 

0 

21 

71 

51 

61 

7 

73 

53 

63 

5 

76 

57 

67 

3 

83 

63 

73 

0 

88 

68 

78 

0 

90 

72 

81 

0 

22 

71 

51 

61 

7 

73 

53 

63 

5 

77 

57 

67 

3 

83 

63 

73 

0 

88 

68 

78 

0 

90 

73 

82 

0 

23 

71 

51 

61 

7 

74 

53 

64 

5 

77 

57 

67 

3 

83 

63 

73 

0 

88 

68 

78 

0 

90 

73 

82 

0 

24 

71 

51 

61 

7 

74 

53 

64 

5 

77 

57 

67 

2 

83 

63 

73 

0 

88 

68 

78 

0 

90 

73 

82 

0 

25 

71 

51 

61 

7 

74 

53 

64 

5 

77 

57 

67 

2 

83 

63 

73 

0 

88 

68 

78 

0 

90 

73 

82 

0 

26 

71 

51 

61 

6 

74 

53 

64 

5 

77 

57 

67 

2 

84 

63 

74 

0 

88 

68 

78 

0 

90 

73 

82 

0 

27 

71 

51 

61 

6 

74 

54 

64 

5 

77 

57 

67 

2 

84 

63 

74 

0 

88 

68 

78 

0 

90 

73 

82 

0 

28 

71 

51 

61 

6 

74 

54 

64 

5 

77 

58 

68 

1 

84 

64 

74 

0 

88 

69 

79 

0 

90 

73 

82 

0 

29 

72 

51 

62 

6 

Feb 

?Q 

ITS  1   1  &  r> 

78 

58 

68 

1 

84 

64 

74 

0 

88 

69 

79 

0 

90 

73 

82 

0 

30 

72 

51 

62 

6 

same  as 

Feb. 

28 

78 

58 

68 

1 

85 

64 

75 

0 

89 

69 

79 

0 

90 

73 

82 

0 

31 

72 

52 

62 

6 

78 

58 

68 

1 

89 

69 

79 

0 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

90 

73 

82 

0 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

87 

70 

79 

0 

80 

61 

71 

0 

74 

54 

64 

4 

2 

90 

73 

82 

0 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

87 

70 

79 

0 

80 

60 

70 

0 

74 

54 

64 

4 

3 

90 

73 

82 

0 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

86 

70 

78 

0 

79 

60 

70 

74 

53 

64 

4 

4 

90 

73 

82 

0 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

86 

69 

78 

0 

79 

59 

69 

73 

53 

63 

5 

5 

90 

73 

82 

0 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

86 

69 

78 

0 

79 

59 

69 

73 

53 

63 

5 

6 

90 

73 

82 

0 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

86 

69 

78 

0 

79 

59 

69 

73 

53 

63 

5 

7 

90 

73 

82 

0 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

86 

68 

77 

0 

79 

59 

69 

73 

53 

63 

5 

8 

90 

73 

82 

0 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

85 

68 

77 

0 

78 

58 

68 

73 

53 

63 

5 

9 

90 

73 

82 

0 

90 

74 

82 

0 

89 

73 

81 

0 

85 

68 

77 

0 

78 

58 

68 

73 

53 

63 

5 

10 

90 

73 

82 

0 

90 

74 

82 

0 

89 

73 

81 

0 

85 

67 

76 

0 

78 

58 

68 

73 

53 

63 

5 

11 

90 

73 

82 

0 

90 

74 

82 

0 

89 

73 

81 

0 

85 

67 

76 

0 

78 

58 

68 

73 

52 

63 

5 

12 

90 

73 

82 

0 

90 

74 

82 

0 

89 

73 

81 

0 

85 

67 

76 

0 

78 

57 

68 

2 

73 

52 

63 

5 

13 

90 

73 

82 

0 

91 

74 

83 

0 

89 

73 

81 

0 

85 

67 

76 

0 

77 

57 

67 

2 

72 

52 

62 

6 

14 

90 

73 

82 

0 

91 

74 

83 

0 

89 

73 

81 

0 

84 

66 

75 

0 

77 

57 

67 

2 

72 

52 

62 

6 

15 

90 

73 

82 

0 

91 

74 

83 

0 

89 

73 

81 

0 

84 

66 

75 

0 

77 

57 

67 

2 

72 

52 

62 

6 

16 

90 

73 

82 

0 

91 

74 

83 

0 

89 

73 

81 

0 

84 

66 

75 

0 

76 

56 

66 

2 

72 

52 

62 

6 

17 

90 

73 

82 

0 

91 

74 

83 

0 

89 

73 

81 

0 

84 

66 

75 

0 

76 

56 

66 

2 

72 

52 

62 

6 

18 

90 

73 

82 

0 

91 

74 

83 

0 

89 

72 

81 

0 

83 

65 

74 

0 

76 

56 

66 

2 

72 

52 

62 

6 

19 

90 

74 

82 

0 

91 

74 

83 

0 

88 

72 

80 

0 

83 

65 

74 

0 

76 

56 

66 

2 

72 

52 

62 

6 

20 

90 

74 

82 

0 

91 

74 

83 

0 

88 

72 

80 

0 

83 

64 

74 

0 

76 

56 

66 

2 

72 

52 

62 

6 

21 

90 

74 

82 

0 

91 

74 

83 

0 

88 

72 

80 

0 

83 

64 

74 

0 

76 

55 

66 

3 

72 

52 

62 

6 

22 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

88 

72 

80 

0 

83 

64 

74 

0 

75 

55 

65 

3 

72 

51 

62 

6 

23 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

88 

72 

80 

0 

82 

63 

73 

0 

75 

55 

65 

3 

72 

51 

62 

6 

24 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

88 

72 

80 

0 

82 

63 

73 

0 

75 

55 

65 

3 

72 

51 

62 

6 

25 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

88 

71 

80 

0 

82 

63 

73 

0 

75 

55 

65 

3 

72 

51 

62 

6 

26 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

87 

71 

79 

0 

82 

62 

72 

0 

75 

55 

65 

3 

72 

51 

62 

6 

27 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

87 

71 

79 

0 

82 

62 

72 

0 

74 

54 

64 

3 

72 

51 

62 

6 

28 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

87 

71 

79 

0 

81 

62 

72 

0 

74 

54 

64 

4 

72 

51 

62 

6 

29 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

87 

71 

79 

0 

81 

62 

72 

0 

74 

54 

64 

4 

72 

51 

62 

6 

30 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

87 

70 

79 

0 

81 

61 

71 

0 

74 

54 

64 

4 

72 

51 

62 

6 

31 

90 

74 

82 

0 

90 

73 

82 

0 

80 

61 

71 

0 

72 

51 

62 

6 

-    72 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

WEST  PALM  BEACH,  FLORIDA 


Palm  Beac 

h  International  Air 

sort 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

76 

59 

68 

2 

76 

58 

67 

3 

78 

60 

69 

80 

63 

72 

0 

84 

68 

76 

0 

88 

71 

80 

0 

2 

76 

59 

68 

2 

76 

58 

67 

3 

78 

60 

69 

80 

63 

72 

0 

84 

68 

76 

0 

88 

71 

80 

0 

3 

76 

59 

68 

2 

76 

58 

67 

3 

78 

60 

69 

81 

63 

72 

0 

85 

68 

77 

0 

88 

72 

80 

0 

4 

76 

59 

68 

2 

76 

58 

67 

3 

78 

60 

69 

81 

64 

73 

0 

85 

68 

77 

0 

88 

72 

80 

0 

5 

76 

59 

68 

2 

76 

58 

67 

3 

78 

60 

69 

81 

64 

73 

0 

85 

68 

77 

0 

88 

72 

80 

0 

6 

76 

59 

68 

2 

76 

58 

67 

3 

78 

60 

69 

81 

64 

73 

0 

85 

68 

77 

0 

88 

72 

80 

0 

7 

76 

55 

68 

3 

76 

58 

67 

3 

78 

60 

69 

81 

64 

73 

0 

85 

68 

77 

0 

88 

72 

80 

0 

8 

76 

59 

68 

3 

76 

58 

67 

3 

78 

60 

69 

81 

64 

73 

0 

85 

68 

77 

0 

89 

72 

81 

0 

9 

75 

59 

67 

3 

76 

58 

67 

2 

78 

60 

69 

82 

64 

73 

0 

85 

68 

77 

0 

89 

72 

81 

0 

10 

75 

58 

67 

3 

76 

58 

67 

2 

78 

60 

69 

82 

65 

74 

0 

85 

68 

77 

0 

89 

72 

81 

0 

11 

75 

58 

67 

3 

76 

58 

67 

2 

78 

61 

70 

82 

65 

74 

0 

85 

68 

77 

0 

89 

72 

81 

0 

12 

75 

58 

67 

3 

76 

58 

67 

2 

78 

61 

70 

82 

65 

74 

0 

85 

69 

77 

0 

89 

73 

81 

0 

13 

75 

58 

67 

3 

76 

58 

67 

2 

78 

61 

70 

82 

65 

74 

0 

86 

69 

78 

0 

89 

73 

81 

0 

14 

75 

58 

67 

3 

77 

58 

68 

2 

78 

61 

70 

82 

65 

74 

0 

86 

69 

78 

0 

89 

73 

81 

0 

15 

75 

58 

67 

3 

77 

59 

68 

2 

78 

61 

70 

82 

65 

74 

0 

86 

69 

78 

0 

89 

73 

81 

0 

16 

75 

58 

67 

3 

77 

59 

68 

2 

78 

61 

70 

83 

66 

75 

0 

86 

69 

78 

0 

89 

73 

81 

0 

17 

75 

58 

67 

3 

77 

59 

68 

2 

78 

61 

70 

83 

66 

75 

0 

86 

69 

78 

0 

89 

73 

81 

0 

18 

75 

58 

67 

3 

77 

59 

68 

2 

79 

61 

70 

83 

66 

75 

0 

86 

69 

78 

0 

90 

73 

82 

0 

19 

75 

58 

67 

3 

77 

59 

68 

2 

79 

61 

70 

83 

66 

75 

0 

86 

69 

78 

0 

90 

73 

82 

0 

20 

75 

58 

67 

3 

77 

59 

68 

2 

79 

61 

70 

83 

66 

75 

0 

86 

70 

78 

0 

90 

73 

82 

0 

21 

75 

58 

67 

3 

77 

59 

68 

2 

79 

62 

71 

83 

66 

75 

0 

86 

70 

78 

0 

90 

73 

82 

0 

22 

75 

58 

67 

3 

77 

59 

68 

2 

79 

62 

71 

83 

67 

75 

0 

86 

70 

78 

0 

90 

73 

82 

0 

23 

75 

58 

67 

3 

77 

59 

68 

2 

79 

62 

71 

84 

67 

76 

0 

87 

70 

79 

0 

90 

73 

82 

0 

24 

75 

58 

67 

3 

77 

59 

68 

2 

79 

62 

71 

84 

67 

76 

0 

87 

70 

79 

0 

90 

73 

82 

0 

25 

76 

58 

67 

3 

77 

59 

68 

2 

79 

62 

71 

84 

67 

76 

0 

87 

70 

79 

0 

90 

73 

82 

0 

26 

76 

58 

67 

3 

77 

59 

68 

2 

79 

62 

71 

84 

67 

76 

0 

87 

70 

79 

0 

90 

74 

82 

0 

27 

76 

58 

67 

3 

77 

59 

68 

2 

79 

62 

71 

84 

67 

76 

0 

87 

71 

79 

0 

90 

74 

82 

0 

28 

76 

58 

67 

3 

77 

60 

69 

2 

80 

62 

71 

84 

67 

76 

0 

87 

71 

79 

0 

90 

74 

82 

0 

29 

76 

58 

67 

3 

Feb.  29 

val 

ues 

80 

63 

72 

84 

67 

76 

0 

87 

71 

79 

0 

90 

74 

82 

0 

30 

76 

58 

67 

3 

saip^  ac 

Feb. 

28 

80 

63 

72 

84 

67 

76 

0 

88 

71 

80 

0 

90 

74 

82 

0 

31 

76 

58 

67 

3 

80 

63 

72 

88 

71 

80 

0 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

90 

74 

82 

0 

91 

75 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

88 

73 

81 

0 

82 

68 

75 

0 

78 

62 

70 

2 

2 

90 

74 

82 

0 

91 

75 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

88 

73 

81 

0 

82 

68 

75 

0 

78 

61 

70 

2 

3 

90 

74 

82 

0 

91 

75 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

88 

73 

81 

0 

82 

67 

75 

0 

78 

61 

70 

2 

4 

90 

74 

82 

0 

91 

75 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

87 

73 

80 

0 

82 

67 

75 

0 

78 

60 

69 

2 

5 

90 

74 

82 

0 

91 

75 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

87 

73 

80 

0 

82 

67 

75 

0 

78 

60 

69 

2 

6 

90 

74 

82 

0 

91 

75 

83 

0 

90 

75 

83 

0 

87 

73 

80 

0 

81 

67 

74 

0 

78 

60 

69 

2 

7 

90 

74 

82 

0 

92 

75 

84 

0 

90 

75 

83 

0 

87 

73 

80 

0 

81 

67 

74 

0 

78 

60 

69 

2 

8 

91 

74 

83 

0 

92 

75 

84 

0 

90 

75 

83 

0 

87 

73 

80 

0 

81 

66 

74 

0 

77 

60 

69 

2 

9 

91 

74 

83 

0 

92 

75 

84 

0 

90 

75 

83 

0 

86 

73 

80 

0 

81 

66 

74 

0 

77 

60 

69 

2 

10 

91 

74 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

90 

75 

83 

0 

86 

72 

79 

0 

81 

66 

74 

0 

77 

59 

68 

2 

11 

91 

74 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

90 

75 

83 

0 

86 

72 

79 

0 

81 

66 

74 

0 

77 

59 

68 

2 

12 

91 

74 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

90 

75 

83 

0 

86 

72 

79 

0 

81 

65 

73 

0 

77 

59 

68 

2 

13 

91 

74 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

90 

75 

83 

0 

86 

72 

79 

0 

80 

65 

73 

0 

77 

59 

68 

2 

14 

91 

74 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

90 

75 

83 

0 

86 

72 

79 

0 

80 

65 

73 

0 

77 

59 

68 

2 

15 

91 

74 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

90 

75 

83 

0 

85 

72 

79 

0 

80 

65 

73 

0 

77 

59 

68 

2 

16 

91 

74 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

90 

74 

82 

0 

85 

71 

78 

0 

80 

65 

73 

0 

77 

59 

68 

2 

17 

91 

74 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

90 

74 

82 

0 

85 

71 

78 

0 

80 

64 

72 

0 

77 

59 

68 

2 

18 

91 

74 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

90 

74 

82 

0 

85 

71 

78 

0 

80 

64 

72 

0 

77 

59 

68 

2 

19 

91 

74 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

89 

74 

82 

0 

85 

71 

78 

0 

80 

64 

72 

0 

77 

59 

68 

2 

20 

91 

74 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

89 

74 

82 

0 

84 

70 

77 

0 

79 

64 

72 

0 

77 

59 

68 

2 

21 

91 

74 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

89 

74 

82 

0 

84 

70 

77 

0 

79 

64 

72 

0 

76 

59 

68 

2 

22 

91 

74 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

89 

74 

82 

0 

84 

70 

77 

0 

79 

63 

71 

0 

76 

59 

68 

2 

23 

91 

74 

83 

0 

91 

75 

83 

0 

89 

74 
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72 

82 

0 

86 

67 

77 

0 

77 

55 

66 

2 

68 

46 

57 

9 

63 

43 

53 

13 

27 

92 

72 

82 

0 

91 

72 

82 

0 

86 

66 

76 

0 

77 

54 

66 

2 

67 

46 

57 

9 

63 

43 

53 

13 

28 

92 

72 

82 

0 

91 

71 

81 

0 

86 

66 

76 

0 

77 

54 

66 

2 

67 

46 

57 

9 

63 

43 

53 

13 

29 

9  2- 

72 

82 

0 

91 

71 

81 

0 

85 

66 

76 

0 

76 

53 

65 

3 

67 

46 

57 

9 

62 

43 

53 

14 

30 

92 

72 

32 

0 

90 

71 

81 

0 

85 

65 

75 

0 

76 

53 

65 

3 

67 

46 

57 

9 

62 

43 

53 

14 

31 

92 

72 

82 

0 

90 

71 

81 

0 

75 

53 

64 

3 

62 

43 

53 

14 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data  ' 

HILO,  HAWAII 


General  Lyman  Airport 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

79   63   71 

79   62   71 

78   63   71 

79   64   72 

80   65   73 

82   66   74 

2 

79   63   71 

79   62   71 

78   63   71 

79   64   72 

80   65   73 

82   66   74 

3 

79   63   71 

79   62   71 

7b   63   71 

79   64   72 

80   65   73 

82   66   74 

4 

79   63   71 

79   62   71 

78   63   71 

79   64   72 

.  80   65   73 

82   66   74 

5 

79   63   71 

79   62   71 

78   63   71 

79   64   72 

80   65   73 

82   66   74 

6 

79   63   71 

79   62   71 

78   63   71 

79   64   72 

80   65   73 

82   66   74 

7 

79   63   71 

79   62   71 

78   63   71 

79   64   72 

80   65   73 

82   66   74 

8 

79   63   71 

79   62   71 

78   63   71 

■  79   64   72 

80   65   73 

82   66   74 

9 

79   63   71 

79   62   71 

78   63   71 

79   64   72 

80   65   73 

82   66   74 

10 

79   63   71 

79   62   71 

78   63   71 

79   64   72 

80   65   73 

82   66   74 

11 

79   63   71 

79   62   71 

78   63   71 

79   64   72 

80   65   73 

82   66   74 

12 

79   63   71 

79   63   71 

78   63   71 

79   64   72 

80   66   73 

82   66   74 

13 

79   63   71 

79   63   71 

78   63   71 

79   64   72 

,80   66   73 

82   67   75 

14 

79   63   71 

79   63   71 

78   63   71 

79   64   72 

80   66   73 

82   67   75 

15 

79   63   71 

79   63   71 

78   63   71 

79   64   72 

80   66   73 

82   67   75 

16 

79   63   71 

79   63   71 

78   63   71 

79   64   72 

80   66   73 

82   67   75 

17 

79   63   71 

78   63   71 

78   63   71 

79   64   72 

80   66   73 

82   67   75 

18 

79   63   71 

78   63   71 

78   63   71 

79   64   72 

80   66   73 

82   67   75 

19 

79   63   71 

78   63   71 

78   63   71 

79   64   72 

81   66   74 

82   67   75 

20 

79   63   71 

78   63   71 

78   63   71 

79   64   72 

81   66   74 

82   67   75 

21 

79   63   71 

78   63   71 

78   63   71 

79   65   72 

81  '66   74 

82   67   75 

22 

79   63   71 

78   63   71 

78   63   71 

79   65   72 

81   66   74 

82   67   75 

23 

79   63   71 

78   63   71 

78   63   71 

79   65   72 

81   66   74 

82   67   75 

24 

79   63   71 

78   63   71 

78   63   71 

79   65   72 

81   66   74 

82   67   75 

25 

79   63   71 

78   63   71 

78   63   71 

79   65   72 

81   66   74 

82   67   75 

26 

79   62   71 

78   63   71 

78   63   71 

79   65   72 

81   66   74 

82   67   75 

27 

79   62   71 

78   63   71 

79   63   71 

79   65   72 

81   66   74 

82   67   75 

28 

79   62   71 

78   63   71 

79   63   71 

79   65   72 

81   66   74 

82   67   75 

29 

79   62   71 

Feb  0  29  values 

79   63   71 

79   65   72 

81   66   74 

82   67   75 

30 

79   62   71 

same  as  Feb.  28 

79   63   71 

79   65   72 

81   66   74 

82   67   75 

31 

79   62   71 

79   64   72 

81   66   74 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

82   67   75 

83   68   76 

83   69   76 

83   68   76 

81   67   74 

79   65   72 

2 

82   67   75 

83   68   76 

83   69   76 

83   68   76 

81   67   74 

79   65   72 

3 

82   67   75 

83   68   76 

83   69   76 

83   68   76 

81   67   74 

79   65   72 

4 

82   67   75 

83   68   76 

83   68   76 

83   68   76 

81   67   74 

79   65   72 

5 

82   67   75 

83   68   76 

83   68   76 

83   68   76 

81   67   74 

79   65   72 

6 

82   67   75 

83   68   76 

83   68   76 

83   68   76 

81   67   74 

79   65   72 

7 

82   67   75 

83   68   76 

83   68   76 

83   68   76 

81   66   74 

79   65   72 

8 

82   67   75 

83   68   76 

83   68   76 

83   68   76 

81   66   74 

79   65   72 

9 

82   67   75 

83   68   76 

83   68   76 

83   68   76 

81   66   74 

79   64   72 

10 

82   67   75 

83   68   76 

83   68   76 

83   68   76 

81   66   74 

79   64   72 

11 

82   67   75 

83   68   76 

83   68   76 

83   68   76 

81   66   74 

79   64   72 

12 

82   67   75 

83   68   76 

83   68   76 

83   68   76 

80   66   73 

79   64   72 

13 

82   67   75 

83   68   76 

83   68   76 

83   68   76 

80   66   73 

79   64   72 

14 

82   67   75 

83   68   76 

83   68   76 

83   68   76 

80   66   73 

79   64   72 

15 

82   67   75 

83   68   76 

83   68   76 

83   68   76 

80   66   73 

79   64   72 

16 

82   67   75 

83   68   76 

83   68   76 

83   68   76 

80   66   73 

79   64   72 

17 

82   67   75 

83   68   76 

83   68   76 

82   68   75 

80   66   73 

79   64   72 

18 

82   67   75 

83   68   76 

83   68   76 

82   68   75 

80   66   73 

79   64   72 

19 

83   67   75 

83   68   76 

83   68   76 

82   68   75 

80   66   73 

79   64   72 

20 

83   67   75 

83   69   76 

83   68   76 

82   67   75 

80   66   73 

79   64   72 

21 

83   68   76 

83   69   76 

83   68   76 

82   67   75 

80   66   73 

79   64   72 

22 

83   68   76 

84   69   77 

83   68   76 

82   67   75 

80   66   73 

79   64   72 

23 

83   68   76 

84   69   77 

83   68   76 

82   67   75 

80   65   73 

79   64   72 

24 

83   68   76 

84   69   77 

83   68   76 

82   67   75 

80   65   73 

79   64   72 

25 

83   68   76 

83   69   76 

83   68   76 

82   67   75 

80   65   73 

79   64   72 

26 

83   68   76 

83   69   76 

83   68   76 

82   67   75 

80   65   73 

79   64   72 

27 

83   68   76 

83   69   76 

83   68   76 

32   67   75 

80   65   73 

79   63   71 

28 

83   68   76 

83   69   76 

83   68   76 

82   67   75 

80   65   73 

79   63   71 

29 

83   68   76 

83   69   76 

83   68   76 

82   67   75 

80   65   73 

79   63   71 

30 

83   68   76 

83   69   76 

83   68   76 

82   67   75 

80   65   73 

79   63   71 

31 

83   68   76 

83   69   76 

81   67   74 

79   63   71 

-    82 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

HONOLULU,  HAWAII 


International  Ai 

rport 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY,, 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

79   67   73 

79   66   73 

79   66   73 

80 

67   74 

81   69   75 

83   71   77 

2 

79   67   73 

79   66   73 

79   66   73 

80 

67   74 

81   69   75 

83   71   77 

3 

79   67   73 

79   66   73 

79   66   73 

80 

67   74 

81   69   75 

83   71   77 

4 

79   67   73 

79   66   73 

79   66   73 

80 

67   74 

81   69   75 

83   71   77 

5 

79   66   73 

79   66   73 

79   66   73 

80 

67   74 

81   69   75 

83   71   77 

6 

79   66   73 

79   66   73 

79   66   73 

80 

67   74 

81   70   76 

83   71   77 

7 

79   66   73 

79   66   73 

79   66   73 

80 

67   74 

81   70   76 

83   71   77 

8 

79   66   73 

79   66   73 

79   66   73  , 

80 

67   74 

81   70   76 

84   72   78 

9 

79   66   73 

79   66   73 

79   66   73 

80 

67   74 

81   70   76 

84   72   78 

10 

79   66   73 

79   66   73 

79   66   73 

80 

68   74 

81   70   76 

84   72   78 

11 

79   66   73 

79   66   73 

79   66   73 

80 

68   74 

81   70   76 

84   72   78 

12 

79   66   73 

79   66   73 

79   66   73 

80 

68   74 

81   70   76 

84   72   78 

13 

7  9   66   7  3 

78   66   72 

79   66   73 

80 

68   74 

82   70   76 

84   72   78 

14 

79   66   73 

78   66   72 

79   66   73 

80 

68   74 

82   70   76 

84   72   78 

15 

79   66   73 

78   66   72 

79   66   73 

80 

68   74 

82   70   76 

84   72   78 

16 

79   66   73 

78   66   72 

79   66   73 

80 

68   74 

82   70   76 

84   72   78 

17 

79   66   73 

78   66   72 

79   66   73 

80 

68   74 

82   70   76 

84   72   78 

18 

79   66   73 

78   66   72 

79   66   73 

80 

68   74 

82   70   76 

84   72   78 

19 

79   66   73 

79   66   73 

79   66   73 

80 

68   74 

82   70   76 

84   72   78 

20 

79   66   73 

79   66   73 

79   67   73 

80 

69   75 

82   70   76 

84   72   78 

21 

79   66   73 

79   66   73 

79   67   73 

80 

69   75 

82   70   76 

84   72   78 

22 

79   66   73 

79   66   73 

79   67   73 

80 

69   75 

82   70   76 

84   72   78 

23 

79   65   72 

79   66   73 

79   67   73 

80 

69   75 

82   70   76 

84   73   79 

24 

79   65   72 

79   66   73 

79   67   73 

81 

69   75 

82   70   76 

84   73   79 

25 

79   65   72 

79   66   73 

79   67   73 

81 

69   75 

82   70   76 

84   73   79 

26 

79   65   72 

79   66   73 

79   67   73 

81 

69   75 

83   71   77 

84   73   79 

27 

79   65   72 

79   66   73 

80   67   74 

81 

69   75 

83   71   77 

84   73   79 

28 

79   65   72 

79   66   73 

80   67   74 

81 

69   75 

83   71   77 

84   73   79 

29 

79   65   72 

Feb.  29  values 
same  as  Feb.  28 

80   67   74 

81 

69   75 

83   71   77 

84   73   79 

30 

79   65   72 

80   67   74 

81 

69   75 

83   71   77 

84   73   79 

31 

79   65   72 

80   67   74 

83   71   77 

JULY 

AUGUST 
/ 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

84   73   79 

85   73   79 

85   74   80 

85 

73   79 

83   71   77 

80   69   75 

2 

84   73   79 

85   73   79 

85   74   80 

85 

73   79 

83   71   77 

80   69   75 

3 

84   73   79 

85   73   79 

85   74   80 

85 

73   79 

83   71   77 

80   69   75 

4 

84   73   79 

85   73   79 

85   74   80 

85 

73   79 

83   71   77 

80   69   75 

5 

84   73   79 

85   73   79 

85   74   80 

85 

73   79 

83   71   77 

80   69   75 

6 

84   73   79 

85   74   80 

85   73   80 

85 

73   79 

83   70   77 

80   69   75 

7 

84   73   79 

85   74   80 

86   73   80 

85 

73   79 

83   70   77 

80   68   74 

8 

84   73   79 

85   74   80 

86   73   80 

85 

73   79 

83   70   77 

79   68   74 

9 

84   73   79 

85   74   80 

86   73   80 

85 

72   79 

83   70   77 

79   68   74 

10 

84   73   79 

85   74   80 

86   73   80 

84 

72   78 

83   70   77 

79   68   74 

11 

84   73   79 

85   74   80 

86   73   80 

84 

72   78 

83   70   77 

79   68   74 

12 

84   73   79 

85   74   80 

86   73   80 

84 

72   78 

82   70   76 

79   68   74 

13 

84   73   79 

85   74   80 

85   73   79 

84 

72   78 

82   70   76 

79   68   74 

14 

85   73   79 

85   74   80 

85   73   79 

84 

72   78 

82   70   76 

79   68   74 

15 

85   73   79 

85   74   80 

85   73   79 

84 

72   78 

82   70   76 

79   68   74 

16 

85   73   79 

85   74   80 

85   73   79 

84 

72   78 

82   70   76 

79   68   74 

17 

85   73   79 

85   74   80 

85   73   79 

84 

72   78 

82   69   76 

79   68   74 

18 

85   73   79 

85   74   80 

85   73   79 

84 

72   78 

82   69   76 

79   68   74 

19 

85   73   79 

85   74   80 

85   73   79 

84 

72   78 

82   69   76 

79   68   74 

20 

85   73   79 

85   74   80 

85   73   79 

84 

72   78 

82   69   76 

79   68   74 

21 

85   73   79 

85   74   80 

85   73   79 

84 

72   78 

81   69   75 

79   68   74 

22 

85   73   79 

85   74   80 

85   73   79 

84 

72   78 

81   69   75 

79   68   74 

23 

85   73   79 

85   74   80 

85   73   79 

84 

72   78 

81   69   75 

79   67   73 

24 

85   7?   79 

85   74   80 

85   73   79 

84 

72   78 

81   69   75 

79   67   73 

25 

85   73   79 

85   74   80 

85   73   79 

84 

72   78 

81   69   75 

79   67   73 

26 

85   73   79 

85   74   80 

85   73   79 

84 

71   78 

81   69   75 

79   67   73 

27 

85   73   79 

85   74   80 

85   73   79 

84 

71   78 

81   69   75 

79   67   73 

28 

85   73   79 

85   74   80 

85   73   79 

83 

71   77 

81   69   75 

79   67   73 

29 

85   73   79 

85   74   80 

85   73   79 

83 

71   77 

81   69   75 

79   67   73 

30 

85   73   79 

85   74   80 

85   73   79 

83 

71   77 

80   69   75 

79   67   73 

31 

85   73   79 

85   74   80 

83 

71   77 

79   67   73 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  •  1960  Data 

LIHUE,  HAWAII 

Lihue  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

78   64   71 

78   63   71 

77   64   71 

73 

65   72 

80   67   74 

82       70   76 

2 

78   64   71 

78   63   71 

77   64   71 

78 

65   72 

80   67   74 

82   70.  76 

3 

78   64   71 

78   63   71 

77   64   71 

78 

65   72 

80   67   74 

82   70   76 

4 

78   64   71 

78   63   71 

73   64   71 

78 

65   72 

80   68   74 

82   70   76 

5 

78   64   71 

78   63   71 

78   64   71 

78 

65   72 

80   68   74 

82   70   76 

6 

78   64   71 

78   63   71 

78   64   71 

78 

65   72 

80   68   74 

32   70   76 

7 

78   64   71 

78   63   71 

78   64   71 

78 

66   72 

80   68   74 

82   71   77 

8 

78   64   71 

78   63   71 

78   64   71 

78 

66   72 

80   68   74 

82   71    77 

9 

78   64   71 

78   63   71 

78   64   71 

78 

66   72 

80   68   74 

82   71   77 

10 

78   64   71 

78   63   71 

78   64   71 

78 

66   72 

80   68   74 

82   71   77 

1  1 

78   64   71 

78   63   71 

78   64   71 

79 

66   73 

80   68   7a 

82   71   77 

12 

78   64   71 

78   63   71 

78   64   71 

79 

66   73 

80   68   74 

82   71   77 

13 

78   64   71 

78   63   71 

78   64   71 

79 

66   73 

8  0   6  8   7  4 

82   71   77 

14 

78   64   71 

78   64   71 

78   64   71 

79 

66   73 

81   68   75 

82   71   77 

15 

78   64   71 

78   64   71 

78   64   71 

79 

66   73 

81   68   75 

82   71   77 

16 

78   64   71 

78   64   71 

78   64   71 

79 

66   73 

81   68   75 

82   71   77 

17 

78   64   71 

78   64   71 

78   64   71 

79 

66   73 

81   68   75 

32   71   77 

18 

78   63   71 

78   64   71 

78   64   71 

79 

67   73 

81   69   75 

82   71   77 

19 

78   63   71 

78   64   71 

78   6,4   71 

79 

67   73 

81   69   75 

82   71   77 

20 

78   63   71 

78   64   71 

78   64   71 

79 

67   73 

81   69   75 

H2   71   77 

21 

78   63   71 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bas«d  on  1931  -  1960  Data 

LEWISTON,  IDAHO 

Lewiston-Nez  Perce  County  Airport 
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FEBRUARY 
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APRIL 

MAY 

JUNE 
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TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 
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TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 
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MIN 

AVG 

DAY 
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MIN 
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DAY 
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MIN 
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MIN 

AVG 
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MIN 

AVG 

DAY 
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MIN 
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1 

39 

25 

32 

33 

40 

25 

33 

33 

49 

31 

40 

25 

57 

35 

46 

19 

69 

43 
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77 

52 
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16 

37 

23 

30 

35 

45 

28 

37 

29 

52 

33 

43 

22 

63 

39 

51 

14 

71 

46 

59 

8 

77 

52 

65   3 

17 

37 

23 

30 

35 

45 

28 

37 

29 

53 

33 

43 

22 

64 

39 

52 

14 

72 

46 

59 

7 

78 

52 

65   3 

18 

37 

23 

30 

35 

45 

28 

3  7 

28 

53 

33 

43 

22 

64 

40 

52 

13 

72 

46 

59 

7 

78 

52 

65   3 

19 

37 

23 

30 

35 

46 

29 

38 

28 

53 

33 

43 

22 

64 

40 

52 

13 

72 

46 

59 

7 

79 

53 

66   2 

20 

37 

23 

30 

35 

46 

29 

38 

28 

53 

33 

43 

22 

65 

40 

53 

12 

72 

46 

59 

7 

79 

53 

66   2 

21 

37 

23 

30 

35 

46 

29 

38 

27 

54 

33 

44 

21 

65 

40 

53 

12 

72 

46 

59 

7 

80 

53 

67   2 

22 

37 

23 

30 

35 

47 

29 

3  8 

27 

54 

33 

44 

21 

66 

41 

54 

12 

72 

46 

59 

7 

80 

54 

67   2 

23 

37 

23 

30 

35 

47 

30 

39 

26 

54 

34 

44 

21 

66 

41 

54 

12 

72 

47 

60 

7 

81 

54 

68   1 

24 

37 

23 

30 

35 

48 

30 

39 

26 

54 

34 

44 

21 

67 

41 

54 

11 

72 

47 

60 

7 

81 

54 

68   1 

25 

37 

23 

30 

35 

48 

30 

39 

26 

54 

34 

44 

21 

67 

41 

54 

11 

72 

47 

60 

7 

82 

54 

68   1 

26 

38 

23 

31 

34 

48 

30 

39 

26 

55 

34 

45 

21 

67 

42 

55 

11 

72 

47 

60 

7 

82 

55 

69   1 

27 

38 

23 

31 

34 

49 

30 

40 

25 

55 

34 

45 

21 

67 

42 

55 

11 

73 

47 

60 

6 

83 

55 

69   1 

28 

38 

24 

31 

34 

49 

31 

40 

25 

55 

34 

45 

20 

68 

42 

55 

10 

73 

47 

60 

6 

84 

55 

70   1 

29 

38 

24 

31 

34 

Fe 

5.  ?q 

val 

55 

34 

45 

20 

68 

43 

56 

10 

73 

48 

61 

6 

84 

55 

70   1 

30 

39 

24 

32 

33 

same  as 

Feb. 

28 

56 

35 

46 

20 

69 

43 

56 

10 

73 

48 

61 

6 

85 

56 

71   1 

31 

39 

24 

32 

33 

56 

35 

46 

20 

73 

48 

61 

6 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

deg' 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

POCATELLO,  IDAHO 
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24 
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33 

14 

24 
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21 
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49 
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43 
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37 
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31  34 

13 

82 

67 
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82 
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59 

67 
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65 

50 

58 
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48 

35 

42 

23 

36 

25 

31  34 

14 

82 

67 
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81 

67 

74 
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74 

59 

67 
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65 

49 

57 
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47 
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24 

36 

24 

30  35 
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82 

67 
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0 

81 

67 
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74 

59 

67 
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49 

57 

9 

47 

34 

41 
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36 

24 

30  35 

16 

82 

67 
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81 

67 
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59 

67 

3 

63 

48 

56 

10 

47 

34 

41 

25 

36 

24 

30  35 

17 

82 

67 

75 

0 

81 

66 

74 

0 

73 

58 

66 

3 

53 

48 

56 

10 

46 

33 

40 

25 

35 

24 

30  35 

18 

82 

67 

75 

0 

81 

66 

74 

0 

73 

58 

66 

3 

63 

48 

56 

10 

46 

33 

40 

25 

35 

24 

30  36 

19 

82 

67 

75 

0 

80 

66 

73 

0 

73 

57 

65 

3 

62 

47 

55 

11 

45 

33 

39 

26 

35 

23 

29  36 

20 

82 

67 

75 

0 

80 

66 

73 

0 

73 

57 

65 

3 

61 

47 

54 

11 

45 

32 

39 

26 

34 

23 

29  36 

21 

82 

67 

75 

0 

80 

66 

73 

0 

73 

57 

65 

3 

61 

46 

54 

11 

45 

32 

39 

26 

34 

23 

29  36 

22 

82 

67 

75 

0 

80 

65 

73 

0 

72 

57 

65 

3 

60 

46 

53 

12 

44 

32 

38 

27 

34 

23 

29  37 

23 

82 

67 

75 

0 

80 

65 

73 

0 

72 

57 

65 

3 

60 

45 

53 

12 

44 

31 

38 

27 

34 

23 

29  37 

24 

82 

67 

75 

0 

79 

65 

72 

0 

72 

56 

64 

4 

59 

45 

52 

13 

43 

31 

37 

28 

34 

23 

29  37 

25 

82 

68 

75 

0 

79 

65 

72 

0 

71 

56 

64 

4 

58 

45 

52 

13 

43 

30 

37 

28 

33 

22 

28  37 

26 

82 

68 

75 

0 

79 

65 

72 

71 

55 

63 

4 

58 

44 

51 

14 

43 

30 

37 

29 

33 

22 

28  37 

27 

82 

68 

75 

0 

79 

64 

72 

71 

55 

63 

4 

57 

43 

50 

15 

42 

30 

36 

29 

33 

22 

28  37 

28 

82 

68 

75 

0 

79 

64 

72 

71 

55 

63 

4 

57 

43 

50 

15 

42 

30 

36 

29 

33 

22 

28  37 

29 

82 

68 

75 

0 

78 

64 

71 

70 

55 

63 

5 

56 

42 

49 

16 

41 

29 

35 

30 

33 

22 

28  37 

30 

82 

68 

75 

0 

78 

63 

71 

70 

54 

62 

5 

55 

42 

49 

16 

41 

29 

35 

30 

33 

22 

28  38 

31 

82 

68 

75 

0 

77 

63 

70 

55 

41 

48 

17 

33 

22 

28  38 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bas«d  on  1931  -  1960  Data 

MOLINE,  ILLINOIS 

Quad-City  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

33 

16 

25 

40 

32 

15 

24 

42 

39 

22 

31 

34 

53 

33 

43 

22 

68 

46 

57 

9 

77 

56 

67   4 

2 

33 

16 

25 

40 

32 

15 

24 

42 

40 

22 

31 

34 

53 

33 

43 

22 

68 

46 

57 

9 

77 

56 

67   3 

3 

33 

16 

25 

41 

32 

15 

24 

42 

40 

22 

31 

34 

54 

34 

44 

21 

69 

46 

58 

8 

78 

57 

68   3 

4 

33 

16 

25 

41 

32 

15 

24 

41 

40 

22 

31 

33 

54 

34 

44 

21 

69 

47 

58 

8 

78 

57 

68   3 

5 

33 

16 

25 

41 

32 

15 

24 

41 

41 

23 

32 

33 

55 

35 

45 

20 

69 

47 

58 

8 

78 

57 

68   3 

6 

32 

15 

24 

41 

32 

15 

24 

41 

41 

23 

32 

33 

56 

35 

46 

20 

69 

47 

58 

8 

79 

58 

69   3 

7 

32 

15 

24 

41 

33 

16 

25 

41 

42 

23 

33 

32 

56 

36 

46 

19 

70 

47 

59 

7 

79 

58 

69   3 

8 

32 

15 

24 

41 

33 

16 

25 

41 

42 

24 

33 

32 

57 

36 

47 

19 

70 

48 

59 

7 

80 

58 

69   2 

9 

32 

15 

24 

41 

33 

16 

25 

41 

42 

24 

33 

32 

57 

37 

47 

18 

70 

48 

59 

7 

80 

59 

70   2 

10 

32 

15 

24 

42 

33 

16 

25 

40 

43 

24 

34 

31 

58 

37 

48 

18 

71 

48 

60 

7 

80 

59 

70   2 

11 

32 

15 

24 

42 

33 

16 

25 

40 

43 

25 

34 

31 

58 

37 

48 

17 

71 

48 

60 

7 

81 

59 

70   2 

12 

32 

15 

24 

42 

34 

17 

26 

40 

43 

25 

34 

31 

59 

38 

49 

17 

71 

49 

60 

7 

81 

60 

71   2 

13 

32 

15 

24 

42 

34 

17 

26 

39 

44 

25 

35 

30 

60 

38 

49 

16 

71 

49 

60 

7 

81 

60 

71   2 

14 

32 

14 

23 

42 

34 

17 

26 

39 

44 

26 

35 

30 

60 

39 

50 

15 

72 

49 

61 

6 

82 

60 

71   1 

15 

31 

14 

23 

42 

35 

17 

26 

39 

44 

26 

35 

30 

61 

39 

50 

15 

72 

50 

61 

6 

82 

61 

72   1 

16 

31 

14 

23 

42 

35 

18 

27 

39 

45 

26 

36 

29 

61 

40 

51 

14 

72 

50 

61 

6 

83 

61 

72   1 

17 

31 

14 

23 

42 

35 

18 

27 

38 

45 

27 

36 

29 

62 

40 

51 

14 

72 

50 

61 

6 

83 

61 

72   1 

18 

31 

14 

23 

43 

35 

18 

27 

38 

46 

27 

37 

29 

62 

40 

51 

13 

73 

51 

62 

6 

83 

62 

73   1 

19 

31 

14 

23 

43 

36 

19 

28 

38 

46 

28 

37 

28 

63 

41 

52 

13 

73 

51 

62 

6 

84 

62 

73   0 

20 

31 

14 

23 

43 

36 

19 

28 

37 

46 

28 

37 

28 

63 

41 

52 

12 

73 

51 

62 

5 

84 

62 

73   0 

21 

31 

14 

23 

43 

37 

19 

28 

37 

47 

28 

38 

27 

64 

42 

53 

12 

73 

52 

63 

5 

84 

62 

73   0 

22 

31 

14 

23 

43 

37 

20 

29 

37 

47 

29 

38 

27 

64 

42 

53 

11 

74 

52 

63 

5 

85 

63 

74   0 

23 

31 

14 

23 

43 

37 

20 

29 

36 

48 

29 

39 

27 

65 

43 

54 

11 

74 

52 

63 

5 

85 

63 

74   0 

24 

31 

14 

23 

43 

38 

20 

29 

36 

48 

29 

39 

26 

65 

43 

54 

11 

74 

53 

64 

5 

85 

63 

74   0 

25 

31 

14 

23 

43 

38 

20 

29 

36 

49 

30 

40 

26 

66 

43 

55 

11 

74 

53 

64 

5 

85 

63 

74   0 

26 

31 

14 

23 

42 

38 

21 

30 

35 

49 

30 

40 

26 

66 

44 

55 

10 

75 

54 

65 

4 

86 

63 

75   0 

27 

31 

14 

23 

42 

39 

21 

30 

35 

50 

31 

41 

25 

67 

44 

56 

10 

75 

54 

65 

4 

86 

63 

75   0 

28 

31 

14 

23 

42 

39 

21 

30 

35 

50 

31 

41 

25 

67 

44 

56 

10 

75 

54 

65 

4 

86 

64 

75   0 

29 

31 

14 

23 

42 

T7rtU    on 

val 
Feb. 

51 

32 

42 

24 

67 

45 

56 

9 

76 

55 

66 

4 

86 

64 

75   0 

30 

31 

15 

23 

42 

rer 

'.   £7 

ues 
28 

52 

32 

42 

23 

68 

45 

57 

9 

76 

55 

66 

4 

87 

64 

76   0 

31 

32 

15 

24 

42 

ScWie  ci£> 

52 

33 

43 

23 

76 

55 

66 

4 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

87 

64 

76 

0 

86 

64 

75 

0 

82 

59 

71 

1 

72 

48 

60 

7 

57 

36 

47 

19 

39 

23 

31  34 

2 

87 

64 

76 

0 

86 

64 

75 

0 

81 

58 

70 

1 

72 

47 

60 

7 

57 

36 

47 

19 

39 

23 

31  34 

3 

87 

64 

76 

0 

86 

64 

75 

0 

81 

58 

70 

1 

71 

47 

59 

7 

56 

35 

46 

20 

38 

22 

30  35 

4 

87 

64 

76 

0 

86 

64 

75 

0 

81 

58 

70 

1 

71 

47 

59 

7 

55 

35 

45 

20 

38 

22 

30  35 

5 

87 

64 

76 

0 

86 

64 

75 

0 

80 

57 

69 

2 

71 

46 

59 

7 

54 

34 

44 

21 

38 

22 

30  35 

6 

87 

64 

76 

0 

86 

64 

75 

0 

80 

57 

69 

2 

70 

46 

58 

8 

54 

34 

44 

21 

37 

21 

29  36 

7 

87 

64 

76 

0 

86 

64 

75 

0 

80 

57 

69 

2 

70 

46 

58 

8 

53 

33 

43 

22 

37 

21 

29  36 

8 

87 

64 

76 

0 

86 

63 

75 

0 

80 

56 

68 

2 

70 

45 

58 

8 

52 

33 

43 

22 

37 

21 

29  36 

9 

87 

64 

76 

0 

86 

63 

75 

0 

79 

56 

68 

2 

69 

45 

57 

9 

52 

32 

42 

23 

37 

21 

29  36 

10 

87 

65 

76 

0 

86 

63 

75 

0 

79 

56 

68 

2 

69 

44 

57 

9 

51 

32 

42 
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36 
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77 
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86 

63 

75 

0 

79 

55 
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2 
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9 

51 

31 
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24 

36 
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88 
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77 

0 

85 

63 

74 

0 

78 

55 

67 

2 
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44 

56 

10 

50 

31 

41 

24 

36 
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28  37 

13 

87 

65 

76 

0 

85 
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74 
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11 

47 

29 
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35 
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87 

64 

76 
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85 
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74 

0 

76 

53 

65 

4 

66 

42 

54 

11 

46 

28 

37 

28 

35 

19 

27  38 

19 

87 

64 

76 

0 

85 

62 

74 

0 

76 

52 

64 

4 

65 

41 

53 

12 

45 

28 

37 

28 

35 

18 

27  38 

20 

87 

64 

76 

0 

84 

62 

73 

0 

76 

52 

64 

4 

65 

41 

53 

12 

45 

27 

36 

29 

34 

18 

26  39 

21 

87 

64 

76 

0 

84 

62 

73 

0 

75 

51 

63 

4 

64 

41 

53 

13 

44 

27 

36 

29 

34 

18 

26  39 

22 

87 

64 

76 

0 

84 

62 

73 

0 

75 

51 

63 

4 

64 

40 

52 

13 

44 

26 

35 

30 

34 

18 

26  39 

23 

87 

64 

76 

0 

84 

62 

73 

75 

51 

63 

4 

63 

40 

52 

14 

43 

26 

35 

31 

34 

18 

26  39 

24 

87 

64 

76 

0 

84 

61 

73 

74 

50 

62 

5 

63 

40 

52 

14 

43 

26 

35 

31 

34 

17 

26  39 

25 

87 

64 

76 

0 

83 

61 

72 

74 

50 

62 

5 

62 

39 

51 

15 

42 

25 

34 

32 

34 

17 

26  39 

26 

87 

64 

76 

0 

83 

61 

72 

74 

49 

62 

5 

62 

39 

51 

15 

42 

25 

34 

32 

34 

17 

26  40 

27 

87 

64 

76 

0 

83 

61 

72 

73 

49 

61 

6 

61 

38 

50 

16 

41 

25 

33 

32 

34 

17 

26  40 

28 

87 

64 

76 

0 

83 

60 

72 

73 

49 

61 

6 

60 

38 

49 

16 

41 

24 

33 

32 

33 

17 

25  40 

29 

86. 

64 

75 

0 

83 

60 

72 

72 

48 

60 

7 

60 

38 

49 

16 

40 

24 

32 

33 

33 

17 

25  40 

30 

86 

64 

75 

0 

82 

60 

71 

72 

48 

60 

7 

59 

37 

48 

17 

40 

23 

32 

33 

33 

17 

25  40 

31 

86 

64 

75 

0 

82 

59 

71 

58 

37 

48 

18 

33 

17 

25  40 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

PEORIA,  ILLINOIS 

vireater  Peoria  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEC 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

34 

18 

26 

39 

34 

18 

26 

39 

41 

24 

33 

33 

54 

34 

44 

21 

68 

46 

57 

9 

78 

56 

67   3 

2 

34 

18 

26 

39 

34 

18 

26 

39 

41 

24 

33 

33 

54 

35 

45 

21 

68 

46 

57 

9 

78 

57 

68   3 

3 

34 

18 

26 

39 

34 

18 

26 

39 

42 

24 

33 

32 

55 

35 

45 

20 

68 

46 

57 

8 

79 

57 

68   3 

4 

34 

18 

26 

39 

34 

18 

26 

39 

42 

24 

33 

32 

55 

36 

46 

20 

68 

47 

58 

8 

79 

58 

69   3 

5 

34 

18 

26 

39 

34 

18 

26 

38 

42 

25 

34 

31 

56 

36 

46 

19 

69 

47 

58 

8 

79 

58 

69   3 

6 

34 

18 

26 

39 

35 

19 

27 

38 

43 

25 

34 

31 

57 

36 

47 

19 

69 

48 

59 

8 

80 

59 

70   2 

7 

34 

18 

26 

39 

35 

19 

27 

38 

43 

25 

34 

31 

57 

37 

47 

18 

69 

48 

59 

8 

80 

59 

70   2 

8 

34 

18 

26 

39 

35 

19 

27 

38 

43 

26 

35 

30 

58 

37 

48 

17 

70 

48 

59 

7 

80 

59 

70   2 

9 

34 

18 

26 

39 

35 

19 

27 

38 

44 

26 

35 

30 

59 

38 

49 

17 

70 

48 

59 

7 

81 

60 

71   2 

10 

34 

18 

26 

39 

35 

19 

27 

38 

44 

26 

35 

29 

59 

38 

49 

16 

70 

49 

60 
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14 
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21 
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24 

41 

23 

87 

62 

75 

0 

83 

60 

72 

73 

49 

61 

5 

61 

38 

50 

16 

42 

25 

34 

32 

32 

16 

24 

41 

24 

87 

62 

75 

0 

82 

60 

71 

73 

49 

61 

5 

60 

38 

49 

16 

41 

24 

33 

32 

32 

16 

24 

41 

25 

87 

62 

75 

0 

82 

60 

71 

73 

48 

61 

6 

59 

38 

49 

17 

41 

24 

33 

33 

32 

16 

24 

41 

26 

87 

62 

75 

0 

82 

60 

71 

72 

48 

60 
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37 
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24 
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33 

31 
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87 
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75 

0 
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59 
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18 
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33 
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15 
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28 

87 
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75 

0 
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59 

70 

72 

47 

60 

7 
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36 

47 

19 

39 

23 

31 

34 

31 

15 

23 

42 

29 

87 

62 

75 

0 

81 

59 

70 

71 

47 

59 

7 

57 

36 

47 

19 

39 

23 

31 

34 

31 

15 

23 

42 

30 

87 

62 

75 

0 

81 

58 

70 

71 

46 

59 

7 

56 

35 

46 

20 

39 

22 

31 

35 

31 

15 

23 

42 

31 

87 

62 

75 

0 

80 

58 

69 

55 

35 

45 
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31 

15 

23 

42 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

SPRINGFIELD,  ILLINOIS 


Capit 

al  A 

irport 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

37 

22 

30 

36 

36 

20 

28 

37 

44 

26 

35 

30 

56 

36 

46 

19 

70 

4  3 

59 

7 

7  8 

58 

68 

3 

2 

37 

22 

3  0 

36 

3  6 

20 

28 

37 

44 

26 

35 

30 

56 

36 

46 

19 

70 

48 

59 

7 

79 

58 

69 

2 

3 

37 

22 

30 

36 

37 

21 

29 

36 

45 

26 

36 

29 

57 

37 

47 

18 

7  0 

48 

59 

7 

79 

59 

69 

2 

4 

37 

21 

29 

36 

37 

21 

29 

36 

46 

27 

36 

29 

57 

37 

47 

18 

70 

49 

60 

7 

80 

59 

70 

2 

5 

37 

21 

29 

36 

37 

21 

29 

36 

45 

27 

36 

29 

58 

38 

48 

17 

71 

49 

60 

6 

80 

60 

70 

2 

6 

37 

21 

29 

36 

37 

21 

29 

36 

46 

27 

37 

28 

58 

38 

48 

17 

71 

49 

60 

6 

30 

60 

70 

2 

7 

37 

21 

29 

36 

37 

21 

29 

36 

46 

28 

37 

28 

59 

39 

49 

16 

71 

49 

60 

6 

81 

60 

71 

2 

8 

37 

21 

29 

36 

38 

21 

30 

35 

46 

28 

37 

28 

59 

39 

49 

16 

71 

49 

60 

6 

81 

61 

71 

1 

9 

3  6 

21 

29 

36 

38 

21 

3  0 

35 

47 

28 

38 

28 

60 

39 

50 

15 

72 

50 

61 

6 

81 

61 

71 

1 

10 

36 

21 

29 

36 

38 

22 

30 

35 

47 

28 

38 

27 

60 

40 

50 

15 

72 

50 

61 

6 

82 

61 

72 

1 

11 

36 

21 

29 

36 

38 

22 

30 

35 

47 

29 

38 

27 

61 

40 

51 

14 

72 

50 

61 

6 

82 

62 

72 

1 

12 

36 

21 

29 

36 

39 

22 

31 

35 

48 

29 

39 

27 

61 

41 

51 

14 

72 

51 

62 

6 

82 

62 

72 

1 

13 

36 

21 

29 

37 

39 

22 

31 

35 

48 

29 

39 

26 

62 

41 

52 

13 

7  3 

51 

62 

5 

83 

62 

73 

1 

14 

36 

21 

29 

37 

39 

22 

31 

34 

48 

30 

39 

26 

62 

42 

52 

13 

73 

51 

62 

5 

83 

63 

73 

0 

15 

36 

20 

28 

37 

40 

22 

31 

34 

43 

30 

39 

26 

63 

42 

53 

13 

73 

52 

63 

5 

83 

63 

73 

0 

16 

36 

20 

28 

37 

40 

23 

32 

34 

49 

30 

40 

26 

63 

42 

53 

12 

74 

52 

63 

5 

84 

63 

74 

0 

17 

36 

20 

28 

37 

40 

23 

32 

34 

49 

30 

40 

25 

64 

43 

54 

12 

74 

52 

63 

5 

84 

63 

74 

0 

18 

36 

20 

28 

37 

41 

23 

32 

33 

49 

31 

40 

25 

64 

43 

54 

11 

74 

53 

64 

4 

84 

64 

74 

0 

19 

36 

20 

28 

37 

41 

23 

32 

33 

50 

31 

41 

25 

65 

43 

54 

11 

74 

53 

64 

4 

85 

64 

75 

0 

20 

36 

20 

28 

37 

41 

23 

32 

33 

50 

31 

41 

24 

65 

44 

55 

11 

75 

53 

64 

4 

85 

64 

75 

0 

21 

36 

20 

28 

37 

41 

24 

33 

32 

51 

32 

42 

24 

65 

44 

55 

10 

75 

54 

65 

4 

86 

64 

7^ 

0 

22 

36 

20 

28 

3  7 

42 

24 

33 

32 

51 

32 

42 

23 

66 

45 

56 

10 

75 

54 

65 

4 

86 

64 

75 

0 

23 

36 

20 

28 

37 

42 

24 

33 

32 

52 

32 

42 

23 

66 

45 

56 

10 

75 

54 

65 

4 

86 

65 

76 

0 

24 

36 

20 

28 

37 

42 

2  4 

33 

31 

52 

33 

43 

23 

67 

45 

56 

9 

76 

55 

66 

3 

86 

65 

76 

0 

25 

36 

2  0 

28 

37 

43 

25 

34 

31 

52 

33 

43 

22 

67 

46 

57 

9 

76 

55 

66 

3 

87 

65 

76 

0 

26 

36 

2U 

28 

37 

43 

25 

34 

31 

53 

34 

44 

22 

68 

46 

57 

9 

76 

56 

66 

3 

37 

65 

76 

0 

27 

36 

20 

28 

37 

43 

25 

34 

31 

53 

34 

44 

22 

68 

46 

57 

9 

77 

56 

67 

3 

87 

65 

76 

0 

28 

36 

20 

28 

37 

44 

26 

35 

30 

53 

34 

44 

21 

68 

47 

58 

8 

77 

56 

67 

3 

87 

65 

76 

0 

29 

36 

2  0 

28 

^7 

Feb.  29 
same  as 

val 
Feb. 

54 

35 

45 

21 

69 

47 

58 

8 

77 

57 

67 

3 

87 

65 

76 

0 

30 
31 

36 
36 

20 
20 

28 

28 

37 
37 

28 

55 
55 

35 

35 

45 
45 

20 
20 

69 

47 

58 

3 

78 
78 

57 
57 

68 
68 

3 
3 

87 

66 

77 

0 

JULV 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

87 

66 

77 

0 

87 

66 

77 

0 

83 

61 

72 

0 

74 

51 

63 

5 

60 

38 

49 

16 

42 

26 

34 

31 

2 

87 

66 

77 

0 

87 

66 

77 

0 

83 

60 

72 

0 

74 

50 

62 

5 

59 

38 

49 

17 

42 

26 

34 

31 

3 

88 

66 

77 

0 

87 

66 

77 

0 

83 

60 

72 

0 

74 

50 

62 

5 

58 

37 

48 

18 

42 

26 

34 

31 

4 

88 

66 

77 

0 

87 

66 

77 

0 

83 

60 

72 

0 

73 

50 

62 

5 

58 

37 

48 

18 

41 

26 

34 

31 

5 

88 

66 

77 

0 

87 

66 

77 

0 

83 

60 

72 

0 

73 

49 

61 

6 

57 

36 

47 

19 

41 

25 

33 

32 

6 

88 

66 

77 

0 

87 

66 

77 

0 

82 

59 

71 

1 

73 

49 

61 

6 

5 

36 

46 

19 

41 

25 

33 

32 

7 

88 

66 

77 

0 

87 

66 

77 

0 

82 

59 

71 

1 

72 

49 

61 

6 

55 

36 

46 

20 

40 

25 

33 

32 

8 

88 

66 

77 

0 

87 

66 

77 

0 

82 

59 

71 

1 

72 

48 

60 

6 

55 

35 

45 

20 

40 

25 

33 

32 

9 

88 

66 

77 

0 

87 

66 

77 

0 

32 

58 

70 

1 

71 

48 

60 

7 

54 

35 

45 

21 

40 

25 

33 

33 

10 

88 

66 

77 

0 

86 

66 

76 

0 

«1 

58 

70 

2 

71 

48 

60 

7 

54 

34 

44 

21 

40 

25 

33 

33 

1  1 

88 

66 

77 

0 

86 

66 

76 

0 

81 

58 

70 

2 

71 

47 

59 

7 

53 

34 

44 

22 

40 

24 

32 

33 

12 

88 

66 

77 

0 

36 

66 

76 

0 

81 

57 

69 

2 

70 

47 

59 

8 

52 

33 

43 

22 

39 

24 

32 

33 

13 

88 

67 

78 

0 

86 

65 

76 

0 

80 

57 

69 

2 

70 

47 

59 

8 

52 

33 

43 

23 

39 

24 

32 

33 

14 

83 

67 

78 

0 

86 

65 

76 

0 

80 

56 

68 

2 

69 

46 

58 

9 

51 

32 

42 

23 

39 

24 

32 

34 

15 

88 

67 

78 

0 

86 

65 

76 

0 

80 

56 

68 

2 

69 

46 

58 

9 

50 

32 

41 

24 

39 

24 

32 

34 

16 

R8 

67 

78 

0 

86 

65 

76 

0 

79 

56 

68 

2 

69 

46 

5R 

9 

50 

31 

41 

24 

39 

24 

32 

34 

17 

38 

67 

78 

0 

86 

65 

76 

0 

79 

55 

67 

3 

68 

45 

57 

9 

49 

31 

40 

25 

39 

24 

32 

34 

18 

88 

67 

78 

(1 

86 

65 

76 

0 

79 

55 

67 

3 

68 

45 

57 

9 

49 

31 

40 

25 

38 

23 

31 

34 

19 

88 

67 

78 

0 

86 

64 

75 

0 

78 

55 

67 

3 

67 

45 

56 

10 

48 

30 

39 

25 

38 

23 

31 

34 

20 

88 

67 

78 

o 

86 

64 

75 

0 

78 

54 

66 

3 

67 

44 

56 

10 

48 

30 

39 

26 

38 

23 

31 

34 

21 

87 

67 

77 

0 

86 

64 

7  5 

0 

78 

54 

66 

3 

66 

44 

55 

11 

47 

30 

39 

26 

38 

23 

31 

34 

22 

87 

67 

77 

0 

85 

64 

75 

0 

77 

54 

66 

3 

66 

43 

55 

11 

47 

29 

38 

27 

38 

23 
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35 

23 

87 

67 

77 
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85 

63 

74 

0 

77 

53 

65 

4 

65 

43 

54 

12 

46 

29 

38 

27 

38 

23 

31 

35 

24 

87 

67 

77 

0 

85 

63 

74 

0 

76 

53 

65 

4 

64 

42 

53 

13 

46 

29 

38 

28 

38 

23 

31 

35 

25 

87 

66 

77 

0 

85 

63 

74 

0 

76 

53 

65 

4 

64 

42 

53 

13 

45 

28 

37 

28 

38 

23 

31 

35 

26 

87 

66 

77 

0 

85 

63 

74 

0 

76 

52 

64 

4 

63 

42 

53 

13 

45 

28 

37 

29 

38 

23 

31 

35 

27 

87 

66 

77 

0 

85 

63 

74 

0 

75 

52 

64 

5 

63 

41 

52 

13 

44 

28 

36 

29 

38 

22 

30 

35 

28 

87 

66 

77 

0 

84 

62 

73 

0 

75 

52 

64 

5 

62 

40 

51 

14 

44 

27 

36 

29 

38 

22 

30 

35 

29 

87 

66 

77 

0 

84 

62 

73 

0 

75 

51 

63 

5 

61 

40 

51 

14 

43 

27 

35 

30 

38 

22 

30 

35 

30 

87 

66 

77 

0 

84 

62 

73 

0 

74 

51 

63 

5 

61 

39 

50 

15 

43 

27 

35 

30 
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22 

30 

35 

31 

87 

66 

77 

0 

84 

61 

73 

0 

60 

39 

50 

16 

38 

22 

30 

35 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

EVANSVILLE,  INDIANA 


Dress 

Memorial  Airp 

ort 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

43 

26 

35 

3C 

43 

26 

35 

31 

50 

31 

41 

25 

60 

39 

50 

16 

72 

5  0 

61 

5 

81 

59 

70 

2 

43 

26 

35 

3  0 

43 

26 

35 

31 

50 

31 

41 

25 

61 

40 

51 

15 

73 

50 

62 

4 

32 

59 

71 

3 

43 

26 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

50 

31 

41 

25 

61 

40 

51 

15 

73 

50 

62 

u 

82 

60 

71 

4 

43 

26 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

51 

31 

41 

24 

62 

40 

51 

14 

73 

51 

62 

4 

83 

60 

72 

5 

43 

26 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

51 

31 

41 

24 

62 

41 

52 

14 

73 

51 

62 

4 

8  3 

60 

72 

6 

4? 

26 

35 

30 

44 

26 

35 

30 

51 

31 

41 

24 

63 

41 

52 

13 

74 

51 

63 

4 

83 

61 

72 

7 

43 

26 

35 

31 

44 

26 

35 

30 

52 

31 

42 

24 

63 

42 

53 

13 

74 

52 

63 

4 

84 

61 

73 

0 

ft 

43 

26 

35 

31 

44 

26 

35 

30 

52 

32 

42 

23 

63 

42 

53 

13 

74 

52 

63 

4 

84 

62 

73 

0 

9 

43 

26 

35 

31 

44 

26 

35 

30 

52 

32 

42 

23 

64 

42 

53 

12 

74 

52 

63 

4 

84 

62 

73 

0 

10 

43 

26 

35 

31 

44 

26 

35 

30 

52 

32 

42 

23 

64 

43 

54 

12 

75 

52 

64 

3 

85 

62 

74 

0 

11 

43 

26 

35 

31 

45 

26 

36 

29 

53 

33 

43 

22 

65 

43 

54 

11 

75 

53 

64 

3 

85 

63 

74 

0 

12 

43 

26 

35 

31 

45 

27 

36 

29 

53 

33 

43 

22 

65 

44 

55 

11 

75 

53 

64 

3 

85 

63 

74 

0 

13 

42 

26 

34 

31 

45 

27 

36 

29 

53 

33 

43 

22 

66 

44 

55 

10 

75 

53 

64 

3 

86 

63 

75 

0 

14 

42 

26 

34 

31 

45 

27 

36 

29 

53 

33 

43 

22 

66 

44 

55 

10 

76 

54 

65 

3 

86 

64 

75 

0 

15 

42 

26 

34 

31 

46 

27 

37 

28 

54 

34 

44 

21 

67 

45 

56 

9 

76 

54 

65 

3 

86 

64 

75 

0 

16 

42 

26 

34 

31 

46 

27 

37 

28 

54 

34 

44 

21 

67 

45 

56 

9 

76 

54 

65 

3 

87 

64 

76 

0 

17 

42 

25 

34 

31 

46 

28 

37 

28 

54 

34 

44 

21 

68 

45 

57 

8 

:6 

54 

65 

3 

87 

64 

76 

0 

18 

42 

25 

34 

31 

47 

23 

38 

28 

55 

35 

45 

20 

68 

46 

57 

8 

77 

55 

66 

3 

87 

65 

76 

0 

19 

42 

25 

34 

31 

47 

28 

38 

27 

55 

35 

45 

20 

68 

46 

57 

8 

77 

55 

66 

3 

87 

65 

76 

0 

20 

42 

25 

34 

31 

47 

28 

38 

27 

55 

35 

45 

20 

69 

47 

58 

7 

77 

55 

66 

3 

88 

65 

77 

0 

21 

42 

25 

34 

31 

47 

28 

38 

27 

56 

35 

46 

20 

69 

47 

58 

7 

78 

55 

67 

2 

88 

65 

77 

0 

22 

42 

25 

34 

31 

48 

29 

39 

27 

56 

36 

46 

19 

69 

47 

53 

7 

78 

56 

67 

2 

88 

66 

77 

0 

23 

43 

25 

34 

31 

48 

29 

3° 

26 

56 

36 

46 

19 
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82 

58 

70 

72 

48 

60 

6 

57 

37 

47 

18 

41 

26 

34 

32 

35 

19 

27 

38 

31 

86 

62 

74 

0 

81 

58 

70 

57 

36 

47 

19 

35 

19 

27 

38 

98    - 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

INDIANAPOLIS,  INDIANA 

Weir  Cook  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

37 

22 

30 

36 

38 

21 

30 

35 

43 

26 

35 

31 

54 

35 

45 

21 

67 

46 

57 

9 

78 

56 

67 

3 

2 

37 

21 

29 

36 

38 

21 

30 

35 

43 

26 

35 

31 

55 

35 

45 

20 

68 

46 

57 

9 

78 

56 

67 

3 

3 

37 

21 

29 

36 

38 

21 

30 

35 

43 

26 

35 

31 

55 

35 

45 

20 

68 

47 

58 

8 

79 

57 

68 

2 

4 

37 

21 

29 

36 

38 

21 

30 

35 

44 

27 

36 

30 

56 

36 

46 

19 

68 

47 

58 

8 

79 

57 

68 

2 

5 

37 

21 

29 

36 

38 

21 

30 

35 

44 

27 

36 

30 

56 

36 

46 

19 

69 

47 

58 

8 

79 

57 

68 

2 

6 

37 

21 

29 

36 

38 

21 

3  0 

35 

44 

27 

36 

30 

57 

37 

47 

18 

69 

48 

59 

7 

80 

58 

69 

2 

7 

37 

21 

29 

36 

38 

22 

30 

35 

45 

27 

36 

29 

57 

37 

47 

18 

69 

48 

59 

7 

80 

58 

69 

2 

8 

36 

21 

29 

36 

38 

22 

30 

35 

45 

28 

37 

29 

58 

37 

48 

18 

70 

48 

59 

7 

80 

58 

69 

2 

9 

36 

21 

29 

36 

39 

22 

31 

35 

45 

28 

37 

29 

58 

38 

48 

17 

70 

49 

60 

7 

80 

59 

70 

2 

10 

36 

21 

29 

36 

39 

22 

31 

35 

46 

28 

37 

28 

59 

38 

49 

17 

70 

49 

60 

7 

81 

59 

70 

11 

36 

21 

29 

36 

39 

22 

31 

35 

46 

28 

37 

28 

59 

39 

49 

16 

70 

49 

60 

7 

81 

59 

70 

12 

36 

21 

29 

36 

39 

22 

31 

35 

46 

29 

38 

27 

60 

39 

50 

16 

71 

49 

60 

6 

81 

60 

71 

13 

36 

21 

29 

36 

39 

22 

31 

35 

47 

29 

38 

27 

60 

39 

50 

16 

71 

50 

61 

6 

82 

60 

71 

14 

37 

21 

29 

36 

39 

23 

31 

34 

47 

29 

38 

27 

61 

40 

51 

15 

71 

50 

61, 

6 

82 

60 

71 

15 

37 

21 

29 

36 

39 

23 

31 

34 

48 

29 

39 

26 

61 

40 

51 

15 

72 

50 

61 

6 

82 

60 

71 

16 

37 

21 

29 

36 

39 

23 

31 

34 

48 

30 

39 

26 

62 

41 

52 

14 

72 

50 

61 

6 

82 

61 

72 

17 

37 

21 

29 

36 

39 

23 

31 

34 

48 

30 

39 

26 

62 

41 

52 

14 

72 

51 

62 

6 

83 

61 

72 

18 

37 

21 

29 

36 

40 

23 

32 

34 

49 

30 

40 

25 

63 

41 

52 

13 

72 

51 

62 

6 

83 

61 

72 

19 

37 

21 

29 

36 

40 

23 

32 

34 

49 

30 

40 

25 

63 

42 

53 

13 

73 

52 

63 

5 

83 

62 

73 

20 

37 

21 

29 

36 

40 

24 

32 

33 

49 

31 

40 

25 

64 

42 

53 

12 

73 

52 

63 

5 

83 

62 

73 

21 

37 

21 

29 

36 

40 

24 

32 

33 

50 

31 

41 

25 

64 

42 

53 

12 

73 

52 

63 

5 

83 

62 

73 

22 

37 

21 

29 

36 

40 

24 

32 

33 

50 

31 

41 

24 

65 

43 

54 

11 

74 

53 

64 

4 

83 

62 

73 

23 

37 

21 

29 

36 

41 

24 

33 

32 

51 

31 

41 

24 

65 

43 

54 

11 

74 

53 

64 

4 

84 

63 

74 

24 

38 

21 

30 

36 

41 

24 

33 

32 

51 

32 

42 

23 

65 

43 

54 

11 

75 

53 

64 

4 

84 

63 

74 

25 

38 

21 

30 

36 

41 

25 

33 

32 

52 

32 

42 

23 

66 

44 

55 

10 

75 

54 

65 

4 

84 

63 

74 

26 

38 

21 

30 

36 

41 

25 

33 

32 

52 

32 

42 

23 

66 

44 

55 

10 

75 

54 

65 

4 

84 

63 

74 

27 

38 

21 

30 

36 

42 

25 

34 

32 

52 

33 

43 

22 

66 

45 

56 

9 

76 

54 

65 

4 

84 

63 

74 

28 

38 

21 

30 

36 

42 

26 

34 

31 

53 

33 

43 

22 

66 

45 

56 

9 

76 

55 

66 

3 

84 

63 

74 

29 

38 

21 

30 

35 

Feb.  29 

val 

53 

34 

44 

21 

67 

46 

57 

9 

76 

55 

66 

3 

84 

64 

74 

0 

30 

38 

21 

30 

35 

same  as 

Feb. 

28 

54 

34 

44 

21 

67 

46 

57 

9 

77 

55 

66 

3 

84 

64 

74 

0 

31 

38 

21 

30 

35 

54 

34 

44 

21 

77 

56 

67 

3 

JULV 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

85 

64 

75 

0 

87 

64 

76 

0 

81 

60 

71 

74 

49 

62 

6 

57 

38 

48 

18 

43 

26 

35 

31 

2 

85 

64 

75 

0 

87 

64 

76 

0 

81 

59 

70 

74 

49 

62 

6 

57 

38 

48 

18 

43 

25 

34 

31 

3 

85 

64 

75 

0 

87 

64 

76 

0 

81 

59 

70 

73 

48 

61 

6 

56 

37 

47 

19 

43 

25 

34 

31 

4 

85 

64 

75 

0 

86 

64 

75 

0 

81 

59 

70 

73 

48 

61 

6 

56 

37 

47 

19 

42 

25 

34 

31 

5 

85 

64 

75 

0 

86 

64 

75 

0 

80 

58 

69 

72 

48 

60 

7 

55 

36 

46 

20 

42 

25 

34 

31 

6 

85 

64 

75 

0 

86 

64 

75 

0 

80 

58 

69 

2 

72 

48 

60 

7 

55 

36 

46 

20 

41 

24 

33 

32 

7 

85 

64 

75 

0 

86 

64 

75 

0 

80 

58 

69 

2 

71 

47 

59 

7 

54 

35 

45 

20 

41 

24 

33 

32 

8 

85 

64 

75 

0 

86 

64 

75 

0 

80 

57 

69 

2 

71 

47 

59 

7 

53 

35 

44 

21 

41 

24 

33 

32 

9 

86 

64 

75 

0 

86 

64 

75 

0 

80 

57 

69 

2 

70 

47 

59 

7 

53 

34 

44 

21 

40 

24 

32 

33 

10 

86 

65 

75 

0 

86 

64 

75 

0 

79 

57 

68 

2 

70 

46 

58 

8 

52 

34 

43 

22 

40 

24 

32 

33 

11 

86 

65 

75 

0 

86 

63 

75 

0 

79 

56 

68 

3 

70 

46 

58 

8 

52 

34 

43 

22 

40 

24 

32 

33 

12 

86 

65 

75 

0 

86 

63 

75 

0 

79 

56 

68 

3 

69 

45 

57 

8 

51 

33 

42 

23 

39 

23 

31 

33 

13 

86 

65 

75 

0 

86 

63 

75 

0 

79 

56 

68 

3 

69 

45 

57 

9 

51 

33 

42 

23 

39 

23 

31 

33 

14 

86 

65 

75 

0 

85 

63 

74 

0 

78 

55 

67 

3 

68 

45 

57 

9 

50 

32 

41 

24 

39 

23 

31 

34 

15 

86 

65 

75 

0 

85 

63 

74 

0 

78 

55 

67 

3 

68 

44 

56 

9 

50 

32 

41 

24 

39 

23 

31 

34 

16 

86 

65 

75 

0 

85 

63 

74 

0 

78 

55 

67 

3 

67 

44 

56 

10 

50 

31 

41 

24 

38 

23 

31 

34 

17 

86 

65 

75 

0 

85 

63 

74 

0 

78 

55 

67 

3 

67 

44 

56 

10 

49 

31 

40 

25 

38 

23 

31 

34 

18 

86 

65 

75 

0 

85 

63 

74 

0 

78 

54 

66 

3 

66 

43 

55 

10 

49 

31 

40 

25 

38 

23 

31 

35 

19 

86 

64 

75 

0 

85 

62 

74 

0 

77 

54 

66 

3 

66 

43 

55 

11 

48 

30 

39 

26 

38 

23 

31 

35 

20 

86 

64 

75 

0 

84 

62 

73 

0 

77 

53 

65 

4 

65 

43 

54 

1 1 

48 

30 

39 

26 

38 

23 

31 

35 

21 

86 

64 

75 

0 

84 

62 

73 

0 

77 

53 

65 

4 

65 

42 

54 

11 

47 

29 

38 

27 

37 

23 

30 

35 

22 

86 

64 

75 

0 

84 

62 

73 

0 

77 

53 

65 

4 

64 

42 

53 

12 

47 

29 

38 

27 

37 

22 

30 

35 

23 

86 

64 

75 

0 

84 

62 

73 

0 

76 

52 

64 

4 

63 

42 

53 

12 

46 

29 

38 

27 

37 

22 

30 

36 

24 

86 

64 

75 

0 

83 

62 

73 

0 

76 

52 

64 

4 

62 

41 

52 

13 

46 

28 

37 

28 

37 

22 

30 

36 

25 

87 

64 

76 

0 

83 

62 

73 

0 

76 

52 

64 

4 

62 

41 

52 

14 

46 

28 

37 

28 

37 

22 

30 

36 

26 

87 

64 

76 

0 

83 

61 

72 

0 

76 

51 

64 

4 

61 

41 

51 

14 

45 

28 

37 

28 

37 

22 

30 

36 

27 

87 

64 

76 

0 

83 

61 

72 

0 

75 

51 

63 

5 

61 

40 

51 

14 

45 

27 

36 

29 

37 

22 

30 

36 

28 

87 

64 

76 

0 

82 

61 

72 

0 

75 

51 

63 

5 

60 

40 

50 

15 

45 

27 

36 

29 

37 

22 

30 

36 

29 

87 

64 

76 

0 

82 

61 

72 

0 

74 

50 

62 

5 

59 

39 

49 

16 

44 

27 

36 

30 

37 

22 

30 

36 

30 

87 

64 

76 

0 

82 

60 

71 

0 

74 

50 

62 

5 

59 

39 

49 

16 

44 

26 

35 

30 

37 

22 

30 

36 

31 

87 

64 

76 

0 

81 

60 

71 

0 

58 

38 

48 

17 

37 

22 

30 

36 

99    - 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  •  1960  Data 

SOUTH  BEND,  INDIANA 

St.  Joseph  County  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

33 

19 

26 

39 

33 

18 

26 

40 

38 

22 

30 

35 

50 

31 

41 

25 

65 

43 

54 

11 

75 

53 

64 

5 

2 

33 

19 

26 

39 

33 

18 

26 

40 

38 

22 

30 

35 

51 

32 

42 

24 

66 

43 

55 

11 

76 

54 

65 

4 

3 

33 

18 

26 

39 

33 

18 

26 

40 

39 

22 

31 

35 

51 

32 

42 

24 

66 

43 

55 

11 

76 

54 

65 

4 

4 

33 

18 

26 

39 

33 

18 

26 

40 

39 

23 

31 

34 

52 

32 

42 

23 

66 

44 

55 

10 

76 

54 

65 

4 

5 

33 

18 

26 

39 

33 

18 

26 

40 

39 

23 

31 

34 

52 

33 

43 

23 

66 

44 

55 

10 

77 

55 

66 

3 

6 

33 

18 

26 

39 

33 

18 

26 

40 

40 

23 

32 

33 

53 

33 

43 

22 

67 

44 

56 

10 

77 

55 

66 

3 

7 

33 

18 

26 

39 

33 

18 

26 

39 

40 

24 

32 

33 

54 

34 

44 

21 

67 

45 

56 

10 

77 

56 

67 

3 

8 

33 

18 

26 

39 

34 

18 

26 

39 

40 

24 

32 

33 

54 

34 

44 

21 

67 

45 

56 

10 

78 

56 

67 

3 

9 

33 

18 

26 

39 

34 

18 

26 

39 

41 

24 

33 

33 

55 

34 

45 

21 

68 

45 

57 

9 

78 

56 

67 

3 

10 

33 

18 

2  6 

39 

34 

18 

2  b 

39 

41 

24 

33 

32 

55 

35 

45 

20 

68 

45 

57 

9 

78 

57 

68 

2 

11 

33 

18 

26 

39 

34 

18 

26 

39 

41 

25 

33 

32 

56 

35 

46 

20 

68 

46 

57 

9 

79 

57 

68 

2 

12 

33 

18 

26 

39 

34 

IB 

26 

39 

42 

25 

34 

32 

56 

36 

46 

19 

68 

46 

57 

9 

79 

57 

68 

2 

13 

33 

18 

26 

39 

34 

19 

27 

38 

42 

25 

34 

32 

57 

36 

47 

18 

69 

46 

58 

8 

80 

58 

69 

2 

14 

33 

18 

26 

39 

34 

19 

27 

38 

42 

25 

34 

31 

57 

36 

47 

18 

69 

47 

58 

8 

80 

58 

69 

2 

15 

33 

18 

26 

39 

34 

19 

27 

38 

43 

26 

35 

31 

58 

37 

48 

17 

69 

47 

58 

8 

80 

58 

69 

2 

16 

33 

18 

26 

39 

34 

19 

27 

38 

43 

26 

35 

30 

58 

37 

48 

17 

70 

47 

59 

7 

80 

59 

70 

2 

17 

33 

18 

26 

39 

35 

19 

27 

38 

44 

2  7 

36 

30 

59 

38 

49 

16 

70 

48 

59 

7 

81 

59 

70 

18 

33 

18 

26 

39 

35 

19 

27 

38 

44 

27 

36 

30 

60 

38 

49 

16 

70 

48 

59 

7 

81 

59 

70 

19 

33 

18 

26 

39 

35 

19 

27 

38 

44 

27 

36 

29 

60 

39 

50 

15 

71 

48 

60 

7 

81 

59 

70 

20 

33 

18 

26 

40 

35 

19 

27 

38 

45 

28 

37 

29 

61 

39 

50 

15 

71 

49 

60 

7 

82 

60 

71 

21 

33 

18 

26 

40 

35 

20 

28 

37 

45 

2ft 

37 

28 

61 

39 

50 

15 

71 

49 

60 

6 

82 

60 

71 

22 

33 

18 

26 

40 

36 

20 

28 

37 

46 

2ft 

37 

28 

61 

40 

51 

14 

72 

49 

61 

6 

82 

60 

71 

23 

33 

18 

26 

40 

36 

20 

28 

37 

46 

28 

37 

27 

62 

40 

51 

14 

72 

50 

61 

6 

82 

60 

71 

24 

33 

18 

26 

40 

36 

20 

28 

37 

47 

29 

38 

27 

62 

40 

51 

14 

72 

50 

61 

6 

82 

61 

72 

25 

33 

18 

26 

40 

36 

21 

29 

36 

47 

29 

38 

27 

63 

41 

52 

13 

73 

51 

62 

6 

83 

61 

72 

26 

33 

18 

26 

40 

37 

21 

29 

36 

47 

29 

38 

26 

63 

41 

52 

13 

73 

51 

62 

6 

83 

61 

72 

27 

33 

18 

26 

40 

37 

21 

29 

36 

48 

30 

39 

26 

64 

42 

53 

12 

73 

51 

62 

5 

83 

61 

72 

28 

33 

18 

26 

40 

37 

21 

29 

36 

48 

30 

39 

26 

64 

42 

53 

12 

74 

52 

63 

5 

83 

61 

72 

29 

33 

18 

26 

40 

r«k   in 

val 
Feb. 

49 

30 

40 

25 

64 

42 

53 

12 

74 

52 

63 

5 

83 

61 

72 

30 

33 

18 

2  6 

40 

r  e 

ues 

28 

49 

31 

40 

25 

65 

43 

54 

11 

74 

52 

63 

5 

83 

61 

72 

31 

33 

18 

2b 

40 

s  tin  1 1-  ci  & 

50 

31 

41 

25 

75 

53 

64 

5 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

83 

62 

73 

0 

85 

63 

74 

0 

79 

58 

69 

1 

70 

48 

59 

7 

55 

37 

46 

19 

40 

25 

33 

33 

2 

83 

62 

73 

0 

85 

63 

74 

0 

78 

57 

68 

2 

70 

48 

59 

7 

54 

36 

45 

20 

39 

25 

32 

33 

3 

84 

62 

73 

0 

85 

63 

74 

0 

78 

57 

68 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

BURLINGTON,  IOWA 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

DES  MOINES,  IOWA 

Municipal  Airport 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  ■  1960  Data 

SIOUX  CITY,  IOWA 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 
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64 

40 
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13 

75 

50 

63 

5 

84 

60 
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25 

28 

8 

18 

47 

34 

16 

25 

40 

46 

26 

36 

28 

65 

41 
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12 

75 
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DECEMBER 
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TEMPERATURE 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  •  1960  Data 

CONCORDIA,  KANSAS 

Post  Office  Building 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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AVG 

DAY 
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AVG 

DAY 

MAX 

MIN 
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1 
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29 

36 

38 

19 

29 
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29 
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22 

68 
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8 
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3 
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27 
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37 

45 

26 

36 

30 

54 

33 

44 

21 

69 

48 

59 

7 

78 

57 

68 

3 

89 

67 

78   0 

28 

38 

19 

29 

37 

46 

26 

36 

29 

55 

34 
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21 
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29 

37 
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0 

84 

62 

73 

75 

51 

63 

5 

58 

36 

47 

18 

44 

25 

35  30 

6 

90 

68 

79 

0 

92 

70 

81 

0 

84 

62 

73 

75 

51 

63 

5 

57 

36 

47 

18 

44 

25 

35  31 

7 

91 

68 

80 

0 

92 

69 

81 

0 

84 

61 

73 

74 

51 

63 

5 

57 

35 

46 

19 

44 

25 

35  31 

8 

91 

69 

80 

0 

92 

69 

81 

0 

83 

61 

72 

74 

50 

62 

5 

56 

35 

46 

19 

43 

25 

34  31 

9 

91 

69 

80 

0 

92 

69 

81 

0 

83 

61 

72 

73 

50 

62 

6 

55 

34 

45 

20 

43 

24 

34  31 

10 

91 

69 

80 

0 

92 

69 

81 

0 

83 

60 

72 

73 

49 

61 

6 

54 

33 

44 

21 

43 

24 

34  32 

11 

91 

69 

80 

0 

92 

69 

81 

0 

83 

60 

72 

72 

49 

61 

6 

54 

33 

44 

21 

43 

24 

34  32 

12 

91 

69 

80 

0 

92 

69 

81 

0 

82 

59 

71 

72 

48 

60 

7 

53 

33 

43 

22 

42 

24 

33  32 

13 

91 

69 

80 

0 

91 

69 

80 

0 

82 

59 

71 

71 

48 

60 

7 

53 

32 

43 

23 

42 

24 

33  32 

14 

92 

69 

81 

0 

91 

69 

80 

0 

82 

59 

71 

71 

48 

60 

7 

52 

32 

42 

23 

42 

24 

33  32 

15 

92 

69 

81 

0 

91 

69 

80 

0 

82 

58 

70 

2 

70 

47 

59 

8 

52 

31 

42 

24 

42 

23 

33  32 

16 

92 

69 

81 

0 

91 

68 

80 

0 

81 

58 

70 

2 

.70 

47 

59 

8 

52 

31 

42 

24 

41 

23 

32  33 

17 

92 

69 

81 

0 

90 

68 

79 

0 

81 

58 

70 

2 

69 

46 

58 

9 

51 

30 

41 

25 

41 

23 

32  33 

18 

92 

69 

81 

0 

90 

68 

79 

0 

81 

57 

69 

2 

69 

46 

58 

9 

51 

30 

41 

25 

41 

23 

32  33 

19 

92 

69 

81 

0 

90 

68 

79 

0 

80 

57 

69 

2 

68 

45 

57 

10 

50 

30 

40 

25 

41 

23 

32  33 

20 

92 

69 

81 

0 

90 

67 

79 

0 

80 

56 

68 

2 

68 

45 

57 

10 

50 

29 

40 

25 

41 

23 

32  33 

21 

92 

69 

81 

0 

89 

67 

78 

0 

80 

56 

68 

2 

68 

44 

56 

10 

49 

29 

39 

26 

40 

22 

31  33 

22 

92 

70 

81 

0 

89 

67 

78 

0 

79 

56 

68 

2 

67 

44 

56 

10 

49 

29 

39 

26 

40 

22 

31  34 

23 

92 

70 

81 

0 

89 

66 

78 

0 

79 

55 

67 

3 

67 

43 

55 

11 

49 

28 

39 

26 

40 

22 

31  34 

24 

92 

70 

81 

0 

88 

66 

77 

0 

79 

55 

67 

3 

66 

42 

54 

11 

48 

28 

38 

27 

40 

22 

31  34 

25 

93 

70 

82 

0 

88 

66 

77 

0 

78 

55 

67 

3 

65 

42 

54 

12 

48 

28 

38 

27 

40 

22 

31  34 

26 

93 

70 

82 

0 

88 

66 

77 

0 

78 

54 

66 

3 

65 

41 

53 

13 

48 

28 

38 

27 

39 

21 

30  34 

27 

93 

70 

82 

0 

87 

65 

76 

0 

78 

54 

66 

3 

64 

41 

53 

13 

47 

27 

37 

28 

39 

21 

30  35 

28 

93 

70 

82 

0 

87 

65 

76 

0 

77 

54 

66 

3 

64 

40 

52 

14 

47 

27 

37 

28 

39 

21 

30  35 

29 

93 

70 

82 

0 

87 

65 

76 

0 

77 

53 

65 

3 

63 

40 

52 

14 

47 

27 

37 

28 

39 

21 

30  35 

30 

93 

70 

82 

0 

86 

64 

75 

0 

77 

5'3 

65 

3 

62 

39 

51 

15 

46 

27 

37 

29 

39 

21 

30  35 

31 

93 

70 

82 

0 

86 

64 

75 

0 

61 

39 

50 

15 

39 

21 

30  35 

106 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

DODGE  CITY,  KANSAS 

Municipal  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

43 

21 

32 

33 

44 

20 

32 

33 

50 

26 

38 

27 

60 

34 

47 

18 

71 

47 

59 

7 

81 

57 

69   2 

2 

43 

21 

32 

33 

44 

21 

33 

33 

50 

26 

38 

27 

60 

35 

48 

18 

71 

48 

60 

6 

82 

58 

70   2 

3 

43 

21 

32 

33 

44 

21 

33 

33 

51 

26 

39 

26 

61 

35 

48 

17 

72 

48 

60 

6 

82 

58 

70   1 

4 

43 

21 

32 

33 

44 

21 

33 

33 

51 

27 

39 

26 

61 

36 

49 

16 

72 

48 

60 

6 

83 

58 

71   1 

5 

43 

20 

32 

33 

44 

21 

33 

32 

51 

27 

39 

26 

62 

36 

49 

16 

72 

49 

61 

6 

83 

59 

71   1 

6 

43 

20 

32 

33 

45 

22 

34 

32 

52 

27 

40 

26 

62 

37 

50 

16 

72 

49 

61 

6 

84 

59 

72   1 

7 

43 

20 

32 

33 

45 

22 

34 

32 

52 

27 

40 

26 

63 

37 

50 

15 

73 

49 

61 

5 

84 

59 

72   1 

8 

42 

20 

31 

34 

45 

22 

34 

32 

52 

27 

40 

25 

63 

38 

51 

15 

73 

49 

61 

5 

85 

60 

73   0 

9 

42 

20 

31 

34 

45 

22 

34 

31 

52 

28 

40 

25 

64 

38 

51 

14 

73 

50 

62 

5 

85 

60 

73   0 

10 

42 

20 

31 

34 

45 

22 

34 

31 

53 

28 

41 

25 

64 

39 

52 

14 

74 

50 

62 

5 

85 

60 

73   0 

11 

42 

20 

31 

34 

46 

23 

35 

31 

53 

28 

41 

25 

65 

39 

52 

13 

74 

50 

62 

5 

86 

61 

74   0 

12 

42 

19 

31 

34 

46 

23 

35 

31 

53 

28 

41 

24 

65 

40 

53 

13 

74 

50 

62 

5 

86 

61 

74   0 

13 

41 

19 

30 

34 

46 

23 

35 

30 

53 

28 

41 

24 

66 

40 

53 

12 

74 

51 

63 

4 

87 

61 

74   0 

14 

41 

19 

30 

35 

46 

23 

35 

30 

54 

29 

42 

24 

66 

41 

54 

12 

75 

51 

63 

4 

87 

62 

75   0 

15 

41 

19 

30 

35 

47 

23 

35 

30 

54 

29 

42 

24 

66 

41 

54 

12 

75 

51 

63 

4 

87 

62 

75   0 

16 

41 

19 

30 

35 

47 

24 

36 

30 

54 

29 

42 

24 

67 

42 

55 

11 

75 

52 

64 

4 

87 

62 

75   0 

17 

41 

19 

30 

35 

47 

24 

36 

29 

54 

29 

42 

23 

67 

42 

55 

11 

76 

52 

64 

4 

88 

63 

76   0 

18 

41 

19 

30 

35 

47 

24 

36 

29 

55 

29 

42 

23 

68 

43 

56 

10 

76 

52 

64 

4 

88 

63 

76   0 

19 

42 

19 

31 

35 

48 

24 

36 

29 

55 

30 

43 

23 

68 

43 

56 

10 

76 

53 

65 

3 

88 

63 

76   0 

20 

42 

19 

31 

34 

48 

24 

36 

29 

55 

30 

43 

22 

68 

43 

56 

10 

77 

53 

65 

3 

88 

64 

76   0 

21 

42 

19 

31 

34 

48 

25 

37 

28 

56 

'30 

43 

22 

68 

44 

56 

9 

77 

53 

65 

3 

89 

64 

77   0 

22 

42 

19 

31 

34 

48 

25 

37 

28 

56 

31 

44 

22 

69 

44 

57 

9 

77 

54 

66 

3 

89 

64 

77   0 

23 

42 

19 

31 

34 

49 

25 

37 

28 

56 

31 

44 

21 

69 

45 

57 

9 

78 

54 

66 

3 

89 

64 

77   0 

24 

43 

19 

31 

34 

49 

25 

37 

28 

57 

31 

44 

21 

69 

45 

57 

9 

78 

54 

66 

3 

89 

64 

77   0 

25 

43 

19 

31 

34 

49 

25 

37 

27 

57 

31 

44 

21 

70 

45 

58 

8 

78 

55 

67 

3 

90 

65 

78   0 

26 

43 

20 

32 

34 

49 

26 

38 

27 

57 

32 

45 

20 

70 

46 

58 

8 

79 

55 

67 

2 

90 

65 

78   0 

27 

43 

20 

32 

34 

50 

26 

38 

27 

58 

32 

45 

20 

70 

46 

58 

8 

79 

56 

68 

2 

90 

65 

78   0 

28 

43 

20 

32 

34 

50 

26 

38 

27 

58 

32 

45 

20 

71 

46 

59 

7 

80 

56 

68 

2 

90 

65 

78   0 

29 

43 

20 

32 

34 

Feb.  29 
same  as 

val 
Feb. 

58 

33 

46 

19 

71 

47 

59 

7 

80 

56 

68 

2 

91 

65 

78   0 

30 
31 

44 
44 

20 
20 

32 
32 

33 
33 

ues 
28 

59 
59 

33 
34 

46 
47 

19 
19 

71 

47 

59 

7 

80 
81 

57 
57 

69 

69 

2 
2 

91 

66 

79   0 

JULV 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

91 

66 

79 

0 

94 

69 

82 

0 

88 

62 

75 

0 

78 

52 

65 

3 

62 

37 

50 

16 

49 

26 

38  28 

2 

91 

66 

79 

0 

94 

69 

82 

0 

87 

62 

75 

0 

77 

52 

65 

3 

62 

36 

49 

16 

49 

26 

38  28 

3 

91 

66 

79 

0 

94 

69 

82 

0 

87 

62 

75 

0 

77 

51 

64 

4 

61 

36 

49 

17 

48 

26 

37  28 

4 

92 

66 

79 

0 

94 

69 

82 

0 

87 

61 

74 

0 

77 

51 

64 

4 

61 

35 

48 

17 

48 

25 

37  28 

5 

92 

66 

79 

0 

94 

69 

82 

0 

86 

61 

74 

0 

76 

51 

64 

4 

60 

34 

47 

18 

48 

25 

37  29 

6 

92 

66 

79 

0 

93 

68 

81 

0 

86 

61 

74 

0 

76 

50 

63 

4 

60 

34 

47 

18 

48 

25 

37  29 

7 

92 

66 

79 

0 

93 

68 

81 

0 

86 

60 

73 

0 

75 

50 

63 

5 

59 

33 

46 

19 

47 

25 

36  29 

8 

92 

67 

80 

0 

93 

68 

81 

0 

86 

60 

73 

0 

75 

49 

62 

5 

59 

33 

46 

19 

47 

25 

36  29 

9 

92 

67 

80 

0 

93 

68 

81 

0 

85 

60 

73 

0 

75 

49 

62 

5 

58 

33 

46 

20 

47 

25 

36  29 

10 

92 

67 

80 

0 

93 

68 

81 

0 

85 

60 

73 

0 

74 

49 

62 

5 

58 

32 

45 

20 

47 

25 

36  29 

11 

92 

67 

80 

0 

93 

68 

81 

0 

84 

59 

72 

74 

48 

61 

6 

57 

32 

45 

21 

47 

24 

36  29 

12 

93 

67 

80 

0 

93 

68 

81 

0 

84 

59 

72 

74 

48 

61 

6 

57 

31 

44 

21 

46 

24 

35  30 

13 

93 

67 

80 

0 

93 

68 

81 

0 

84 

59 

72 

73 

48 

61 

6 

56 

31 

44 

21 

46 

24 

35  30 

14 

93 

67 

80 

0 

93 

67 

80 

0 

83 

58 

71 

73 

47 

60 

6 

56 

30 

43 

22 

46 

24 

35  30 

15 

93 

67 

80 

0 

92 

67 

80 

0 

83 

58 

71 

72 

47 

60 

7 

55 

30 

43 

22 

46 

24 

35  30 

16 

93 

68 

81 

0 

92 

67 

80 

0 

83 

58 

71 

72 

46 

59 

7 

54 

30 

42 

23 

46 

24 

35  30 

17 

93 

68 

81 

0 

92 

67 

80 

0 

82 

57 

70 

71 

46 

59 

8 

54 

29 

42 

23 

45 

23 

34  30 

18 

93 

68 

81 

0 

92 

66 

79 

0 

82 

57 

70 

71 

45 

58 

8 

53 

29 

41 

24 

45 

23 

34  31 

19 

93 

68 

81 

0 

91 

66 

79 

0 

82 

56 

69 

70 

45 

58 

8 

53 

29 

41 

24 

45 

23 

34  31 

20 

93 

68 

81 

0 

91 

66 

79 

0 

81 

56 

69 

2 

69 

44 

57 

9 

53 

28 

41 

24 

45 

23 

34  31 

21 

93 

68 

81 

0 

91 

66 

79 

0 

81 

56 

69 

2 

69 

43 

56 

10 

52 

28 

40 

25 

45 

23 

34  31 

22 

93 

68 

81 

0 

91 

65 

78 

0 

81 

55 

68 

2 

68 

42 

55 

11 

52 

28 

40 

25 

45 

23 

34  31 

23 

93 

68 

81 

0 

90 

65 

78 

0 

80 

55 

68 

2 

68 

42 

55 

11 

51 

28 

40 

25 

44 

22 

33  31 

24 

93 

68 

81 

0 

90 

65 

78 

0 

80 

55 

68 

2 

67 

41 

54 

12 

51 

27 

39 

26 

44 

22 

33  32 

25 

94 

68 

81 

0 

90 

65 

78 

0 

80 

54 

67 

2 

66 

41 

54 

12 

51 

27 

39 

26 

44 

22 

33  32 

26 

94 

69 

82 

0 

90 

64 

77 

0 

79 

54 

67 

2 

66 

40 

53 

13 

50 

27 

39 

26 

44 

22 

33  32 

27 

94 

69 

82 

0 

89 

64 

77 

0 

79 

54 

67 

2 

65 

40 

53 

13 

50 

27 

39 

27 

44 

22 

33  32 

28 

94 

69 

82 

0 

89 

64 

77 

0 

79 

53 

66 

2 

65 

39 

52 

13 

50 

26 

38 

27 

44 

22 

33  32 

29 

94 

69 

82 

0 

89 

64 

77 

0 

78 

53 

66 

3 

64 

39 

52 

14 

50 

26 

38 

27 

44 

22 

33  32 

30 

94 

69 

82 

0 

88 

63 

76 

0 

78 

53 

66 

3 

64 

38 

51 

14 

49 

26 

38 

27 

43 

21 

32  33 

31 

94 

69 

82 

0 

88 

63 

76 

0 

63 

38 

51 

15 

43 

21 

32  33 

107    - 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

GOODLAND,  KANSAS 


Munici 

pal 

Airport 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

41 

15 

28 

37 

42 

15 

29 

37 

47 

20 

34 

32 

55 

27 

41 

23 

67 

40 

54 

12 

79 

51 

65   3 

2 

41 

15 

28 

37 

42 

15 

29 

37 

47 

20 

34 

32 

56 

28 

42 

23 

67 

40 

54 

12 

79 

51 

65   3 

3 

41 

14 

28 

37 

42 

15 

29 

36 

48 

20 

34 

31 

57 

28 

43 

22 

68 

41 

55 

11 

80 

51 

66   3 

4 

41 

14 

28 

37 

42 

15 

29 

36 

48 

20 

34 

31 

57 

29 

43 

22 

68 

41 

55 

11 

80 

52 

66   3 

5 

41 

14 

28 

38 

43 

16 

30 

36 

48 

20 

34 

31 

58 

29 

44 

21 

68 

41 

55 

11 

81 

52 

67   3 

6 

41 

14 

28 

38 

43 

16 

30 

36 

48 

20 

34 

31 

58 

30 

44 

21 

69 

41 

55 

10 

81 

52 

67   3 

7 

41 

14 

28 

38 

43 

16 

30 

36 

48 

21 

35 

30 

59 

30 

45 

20 

69 

42 

56 

10 

82 

53 

68   2 

8 

41 

14 

28 

38 

43 

16 

30 

35 

48 

21 

35 

30 

60 

31 

46 

20 

69 

42 

56 

10 

82 

53 

68   2 

9 

41 

14 

28 

38 

43 

16 

30 

35 

49 

21 

35 

30 

60 

31 

46 

19 

69 

42 

56 

9 

83 

53 

68   2 

10 

40 

14 

27 

38 

44 

16 

30 

35 

49 

21 

35 

30 

61 

32 

47 

19 

70 

43 

57 

9 

83 

54 

69   2 

11 

40 

13 

27 

38 

44 

17 

31 

35 

49 

21 

35 

30 

61 

32 

47 

18 

70 

43 

57 

9 

83 

54 

69   2 

12 

40 

13 

27 

38 

44 

17 

31 

35 

49 

22 

36 

29 

61 

33 

47 

18 

70 

43 

57 

9 

84 

54 

69   1 

13 

40 

13 

27 

38 

44 

17 

31 

34 

49 

22 

36 

29 

62 

33 

48 

18 

71 

44 

58 

8 

84 

55 

70   1 

14 

40 

13 

27 

38 

44 

17 

31 

34 

50 

22 

36 

29 

62 

33 

48 

17 

71 

44 

58 

8 

84 

55 

70   1 

15 

40 

13 

27 

38 

45 

17 

31 

34 

50 

22 

36 

29 

63 

34 

49 

17 

71 

44 

58 

8 

85 

55 

70   1 

16 

40 

13 

27 

38 

45 

17 

31 

34 

50 

23 

37 

29 

63 

34 

49 

17 

72 

45 

59 

8 

85 

55 

70   1 

17 

40 

13 

27 

38 

45 

18 

32 

33 

50 

23 

37 

29 

64 

35 

50 

16 

72 

45 

59 

7 

85 

56 

71   1 

18 

40 

13 

27 

38 

45 

18 

32 

33 

51 

23 

37 

28 

64 

35 

50 

16 

73 

45 

59 

7 

85 

56 

71   1 

19 

41 

13 

27 

38 

45 

18 

32 

33 

51 

23 

37 

28 

64 

36 

50 

15 

73 

46 

60 

7 

86 

56 

71   1 

20 

41 

13 

27 

38 

46 

18 

32 

33 

51 

23 

37 

28 

65 

36 

51 

15 

73 

46 

60 

6 

86 

56 

71   1 

21 

41 

14 

28 

38 

46 

18 

32 

33 

51 

24 

38 

28 

65 

36 

51 

15 

74 

46 

60 

6 

86 

57 

72   1 

22 

41 

14 

28 

38 

46 

18 

32 

33 

52 

24 

38 

27 

65 

37 

51 

14 

74 

47 

61 

6 

86 

57 

72   1 

23 

41 

14 

28 

38 

46 

19 

33 

32 

52 

24 

38 

27 

65 

37 

51 

14 

75 

47 

61 

6 

87 

57 

72   1 

24 

41 

14 

28 

37 

46 

19 

33 

32 

52 

24 

38 

27 

66 

38 

52 

13 

75 

47 

61 

5 

87 

57 

72   1 

25 

41 

14 

28 

37 

46 

19 

33 

32 

52 

25 

39 

27 

66 

38 

52 

13 

75 

48 

62 

5 

87 

57 

72   1 

26 

41 

14 

28 

37 

47 

19 

33 

32 

53 

25 

39 

26 

66 

38 

52 

13 

76 

48 

62 

5 

87 

58 

73   0 

27 

42 

14 

28 

37 

47 

19 

33 

32 

53 

25 

39 

26 

66 

39 

53 

12 

76 

49 

63 

5 

88 

58 

73   0 

28 

42 

15 

29 

37 

47 

20 

34 

32 

53 

26 

40 

26 

67 

39 

53 

12 

77 

49 

63 

4 

88 

58 

73   0 

29 

42 

15 

29 

37 

54 

26 

40 

25 

67 

39 

53 

12 

77 

49 

63 

4 

88 

58 

73   0 

30 

42 

15 

29 

37 

Feb.  zy 

val 

ues 

54 

26 

40 

25 

67 

40 

54 

12 

78 

50 

64 

4 

88 

58 

73   0 

31 

42 

15 

29 

37 

same  as 

Feb. 

28 

55 

27 

41 

24 

78 

50 

64 

4 

JUL'V 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

89 

59 

74 

0 

93 

63 

78 

0 

85 

54 

70 

1 

76 

45 

61 

5 

59 

29 

44 

21 

47 

20 

34  32 

2 

89 

59 

74 

0 

93 

63 

78 

0 

85 

54 

70 

1 

76 

44 

60 

6 

58 

29 

44 

21 

46 

20 

33  32 

3 

90 

59 

75 

0 

93 

63 

78 

0 

84 

54 

69 

2 

76 

44 

60 

6 

58 

28 

43 

22 

46 

19 

33  32 

4 

90 

59 

75 

0 

93 

63 

78 

0 

84 

53 

69 

2 

75 

43 

59 

7 

57 

28 

43 

22 

46 

19 

33  33 

5 

90 

60 

75 

0 

93 

62 

78 

0 

84 

53 

69 

2 

75 

43 

59 

7 

57 

27 

42 

23 

46 

19 

33  33 

6 

90 

60 

75 

0 

92 

62 

77 

o 

84 

53 

69 

2 

74 

42 

58 

8 

56 

27 

42 

23 

45 

19 

32  33 

7 

90 

60 

75 

0 

92 

62 

77 

o 

83 

52 

68 

2 

74 

42 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  •  1960  Data 

TOPEKA,  KANSAS 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 
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83 

0 

94 

73 

84 

0 

88 

66 

77 

0 

79 

54 

67 

2 

64 

44 

54 

12 

59 

40 

50 

16 

19 

93 

73 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

88 

66 

77 

0 

78 

54 

66 

2 

64 

43 

54 

12 

59 

40 

50 

16 

20 

93 

73 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

87 

66 

77 

0 

78 

53 

66 

2 

64 

43 

54 

12 

58 

40 

49 

16 

21 

93 

73 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

87 

66 

77 

0 

78 

53 

66 

2 

64 

43 

54 

12 

58 

40 

49 

16 

22 

93 

73 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

87 

65 

76 

0 

77 

53 

65 

3 

63 

43 

53 

12 

58 

39 

49 

16 

23 

93 

73 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

87 

65 

76 

0 

77 

52 

65 

3 

63 

43 

53 

12 

58 

39 

49 

16 

24 

93 

73 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

86 

65 

76 

0 

76 

52 

64 

3 

63 

43 

53 

13 

58 

39 

49 

16 

25 

93 

73 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

86 

64 

75 

0 

76 

51 

64 

4 

62 

42 

52 

13 

58 

39 

49 

16 

26 

93 

74 

84 

0 

93 

72 

83 

0 

86 

64 

75 

0 

75 

51 

63 

4 

62 

42 

52 

13 

58 

39 

49 

17 

27 

94 

74 

84 

0 

93 

71 

82 

0 

86 

63 

75 

0 

74 

51 

63 

4 

62 

42 

52 

13 

58 

39 

49 

17 

28 

94 

74 

84 

0 

93 

71 

82 

0 

85 

63 

74 

0 

74 

50 

62 

5 

62 

42 

52 

13 

58 

39 

49 

17 

29 

94 

74 

84 

0 

93 

71 

82 

0 

85 

63 

74 

0 

73 

50 

62 

5 

62 

42 

52 

13 

58 

39 

49 

17 

30 

94 

74 

84 

0 

93 

71 

82 

0 

85 

62 

74 

0 

73 

50 

62 

5 

61 

42 

52 

14 

57 

39 

48 

17 

31 

94 

74 

84 

0 

93 

71 

82 

0 

72 

49 

61 

6 

57 

39 

48 

17 

119 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

CARIBOU,  MAINE 

Municipal  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

20 

2 

54 

21 

11 

54 

27 

7 

17 

48 

37 

21 

29 

36 

54 

34 

44 

21 

66 

45 

56 

9 

2 

20 

2 

54 

21 

11 

54 

27 

8 

18 

48 

37 

21 

29 

36 

54 

34 

44 

21 

66 

45 

56 

9 

3 

20 

54 

21 

11 

54 

28 

8 

18 

47 

38 

22 

30 

35 

55 

35 

45 

20 

67 

45 

56 

9 

4 

20 

54 

21 

11 

54 

28 

8 

18 

47 

39 

22 

31 

35 

56 

35 

46 

20 

67 

46 

57 

9 

5 

20 

54 

21 

11 

54 

28 

9 

19 

47 

39 

23 

31 

34 

56 

35 

46 

19 

67 

46 

57 

8 

6 

20 

54 

21 

11 

54 

28 

9 

19 

46 

39 

23 

31 

34 

56 

36 

46 

19 

67 

46 

57 

8 

7 

20 

54 

21 

11 

54 

29 

10 

20 

46 

40 

24 

32 

33 

57 

36 

47 

19 

68 

47 

58 

8 

8 

20 

54 

21 

11 

54 

29 

10 

20 

45 

41 

24 

33 

32 

58 

36 

47 

18 

68 

47 

58 

8 

9 

19 

10 

55 

21 

11 

54 

29 

11 

20 

45 

41 

25 

33 

32 

58 

37 

48 

18 

68 

47 

58 

7 

10 

19 

10 

55 

21 

11 

54 

30 

11 

21 

44 

42 

25 

34 

31 

58 

37 

48 

17 

68 

47 

58 

7 

11 

19 

10 

55 

21 

11 

53 

30 

12 

21 

44 

43 

26 

35 

31 

59 

37 

48 

17 

69 

48 

59 

7 

12 

19 

10 

55 

21 

2 

12 

53 

31 

12 

22 

43 

43 

26 

35 

30 

60 

38 

49 

16 

69 

48 

59 

7 

13 

19 

10 

55 

21 

2 

12 

53 

31 

13 

22 

43 

43 

27 

35 

30 

60 

38 

49 

16 

69 

48 

59 

6 

14 

19 

10 

55 

22 

2 

12 

53 

32 

13 

23 

43 

44 

27 

36 

29 

60 

38 

49 

16 

69 

48 

59 

6 

15 

20 

55 

22 

2 

12 

53 

32 

13 

23 

42 

45 

28 

37 

29 

60 

39 

50 

15 

69 

49 

59 

6 

16 

20 

55 

22 

2 

12 

53 

32 

14 

23 

42 

45 

28 

37 

28 

61 

39 

50 

15 

70 

49 

60 

6 

17 

20 

55 

22 

3 

13 

53 

32 

14 

23 

42 

46 

29 

38 

28 

62 

39 

51 

15 

70 

49 

60 

5 

18 

20 

55 

22 

3 

13 

52 

32 

15 

24 

41 

46 

29 

38 

27 

62 

40 

51 

14 

70 

49 

60 

5 

19 

20 

55 

23 

3 

13 

52 

33 

15 

24 

41 

47 

30 

39 

26 

62 

40 

51 

14 

70 

50 

60 

5 

20 

20 

55 

23 

3 

13 

52 

33 

16 

25 

41 

48 

30 

39 

26 

62 

41 

52 

13 

70 

50 

60 

5 

21 

20 

55 

23 

3 

13 

52 

33 

16 

25 

40 

48 

30 

39 

25 

63 

41 

52 

13 

70 

50 

60 

5 

22 

20 

55 

23 

4 

14 

51 

34 

16 

25 

40 

49 

31 

40 

25 

63 

41 

52 

13 

71 

50 

61 

5 

23 

20 

55 

24 

4 

14 

51 

34 

17 

26 

40 

50 

31 

41 

25 

64 

42 

53 

12 

71 

50 

61 

5 

24 

20 

55 

24 

5 

15 

51 

34 

17 

26 

39 

50 

31 

41 

24 

64 

42 

53 

12 

71 

51 

61 

4 

25 

20 

54 

24 

5 

15 

50 

35 

18 

27 

39 

50 

32 

41 

24 

64 

42 

53 

12 

71 

51 

61 

4 

26 

20 

54 

25 

5 

15 

50 

35 

18 

27 

38 

51 

32 

42 

23 

64 

43 

54 

11 

71 

51 

61 

4 

27 

20 

54 

25 

6 

16 

49 

36 

19 

28 

38 

52 

33 

43 

23 

65 

43 

54 

11 

72 

51 

62 

4 

28 

20 

54 

26 

7 

17 

49 

36 

19 

28 

38 

52 

33 

43 

23 

65 

43 

54 

11 

72 

51 

62 

4 

29 
30 
31 

20 
20 
21 

54 
54 
54 

Feb.  29 
same  as 

val 
Feb. 

jes 
28 

36 
36 
37 

20 
20 
20 

28 
28 
29 

37 
37 
37 

52 
53 

33 
34 

43 
44 

22 
22 

66 
66 
66 

44 
44 
44 

55 
55 
55 

10 
10 
10 

72 
72 

51 
52 

62 
62 

4 
4 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

72 

52 

62 

4 

76 

54 

65 

2 

68 

47 

58 

7 

59 

39 

49 

16 

44 

29 

37 

29 

30 

15 

23 

43 

2 

72 

52 

62 

4 

76 

54 

65 

2 

68 

47 

58 

8 

59 

39 

49 

16 

44 

29 

37 

29 

29 

14 

22 

43 

3 

73 

52 

63 

4 

76 

54 

65 

2 

68 

47 

58 

8 

59 

38 

49 

17 

43 

29 

36 

29 

28 

14 

21 

44 

4 

73 

52 

63 

4 

76 

54 

65 

2 

68 

47 

58 

8 

58 

38 

48 

17 

42 

28 

35 

30 

28 

13 

21 

44 

5 

74 

53 

64 

3 

76 

54 

65 

2 

67 

47 

57 

8 

57 

38 

48 

18 

42 

28 

35 

30 

27 

13 

20 

45 

6 

74 

53 

64 

3 

76 

54 

65 

2 

67 

46 

57 

8 

57 

37 

47 

18 

41 

28 

35 

30 

27 

12 

20 

46 

7 

74 

53 

64 

3 

76 

54 

65 

2 

67 

46 

57 

9 

56 

37 

47 

18 

41 

27 

34 

31 

26 

11 

19 

46 

8 

74 

53 

64 

3 

76 

54 

65 

2 

66 

45 

56 

9 

56 

37 

47 

19 

40 

27 

34 

31 

26 

11 

19 

47 

9 

75 

53 

64 

3 

76 

54 

65 

2 

66 

45 

56 

9 

56 

36 

46 

19 

40 

26 

33 

32 

26 

10 

18 

47 

10 

75 

53 

64 

3 

75 

53 

64 

2 

66 

45 

56 

10 

55 

36 

46 

19 

39 

26 

33 

32 

25 

10 

18 

47 

11 

75 

54 

65 

3 

75 

53 

64 

3 

65 

45 

55 

10 

55 

36 

46 

20 

39 

26 

33 

33 

25 

10 

18 

48 

12 

75 

54 

65 

3 

75 

53 

64 

3 

65 

44 

55 

10 

54 

35 

45 

20 

38 

25 

32 

33 

24 

9 

17 

48 

13 

75 

54 

65 

2 

75 

53 

64 

3 

65 

44 

55 

11 

54 

35 

45 

21 

38 

25 

32 

34 

24 

8 

16 

49 

14 

76 

54 

65 

2 

75 

53 

64 

3 

65 

44 

55 

11 

54 

35 

45 

21 

38 

25 

32 

34 

24 

8 

16 

49 

15 

76 

54 

65 

2 

74 

52 

63 

3 

64 

44 

54 

11 

53 

34 

44 

21 

37 

24 

31 

34 

23 

7 

15 

49 

16 

76 

54 

65 

2 

74 

52 

63 

3 

64 

44 

54 

11 

52 

34 

43 

22 

36 

24 

30 

35 

23 

7 

15 

50 

17 

76 

54 

65 

2 

73 

52 

63 

4 

64 

43 

54 

11 

52 

34 

43 

22 

36 

23 

30 

35 

23 

7 

15 

50 

18 

76 

54 

65 

2 

73 

52 

63 

4 

64 

43 

54 

12 

51 

33 

42 

23 

35 

23 

29 

36 

22 

6 

14 

50 

19 

76 

54 

65 

2 

73 

51 

62 

4 

63 

42 

53 

12 

50 

33 

42 

23 

35 

22 

29 

36 

22 

6 

14 

51 

20 

76 

54 

65 

2 

73 

51 

62 

4 

63 

42 

53 

13 

50 

33 

42 

24 

35 

22 

29 

37 

21 

5 

13 

52 

21 

76 

55 

66 

2 

72 

51 

62 

4 

62 

42 

52 

13 

49 

32 

41 

24 

34 

21 

28 

37 

21 

4 

13 

52 

22 

76 

55 

66 

2 

72 

51 

62 

5 

62 

42 

52 

13 

49 

32 

41 

25 

34 

21 

28 

38 

21 

4 

13 

53 

23 

76 

55 

66 

2 

72 

50 

61 

5 

62 

41 

52 

13 

48 

32 

40 

25 

33 

20 

27 

38 

21 

4 

13 

53 

24 

76 

55 

66 

2 

71 

50 

61 

5 

62 

41 

52 

14 

48 

31 

40 

25 

33 

20 

27 

39 

21 

4 

13 

53 

25 

76 

55 

66 

2 

71 

50 

61 

5 

61 

41 

51 

14 

47 

31 

39 

26 

32 

19 

26 

39 

21 

3 

12 

53 

26 

76 

55 

66 

2 

71 

49 

60 

5 

61 

41 

51 

14 

47 

31 

39 

26 

32 

19 

26 

40 

20 

3 

12 

53 

27 

76 

55 

66 

2 

70 

49 

60 

6 

61 

40 

51 

14 

46 

30 

38 

26 

32 

18 

25 

40 

20 

3 

12 

54 

28 

76 

55 

66 

2 

70 

49 

60 

6 

60 

40 

50 

15 

46 

30 

38 

27 

31 

18 

25 

40 

20 

3 

12 

54 

29 

76 

55 

66 

2 

70 

49 

60 

6 

60 

40 

50 

15 

46 

30 

38 

27 

30 

17 

24 

41 

20 

3 

12 

54 

30 

76 

55 

66 

2 

69 

48 

59 

7 

59 

39 

49 

15 

45 

29 

37 

28 

30 

16 

23 

42 

20 

2 

11 

54 

31 

76 

54 

65 

2 

69 

48 

59 

7 

44 

29 

37 

29 

20 

2 

11 

54 

-    120    - 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  •  1960  Data 

PORTLAND,  MAINE 

City  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

^IN 

AVG 

DAY 

MAX 

*IN  AVG  DAY 

1 

32 

12 

22 

43 

32 

11 

22 

44 

37 

16 

27 

39 

46 

27 

37 

29 

59 

37 

48 

17 

70 

47 

59   7 

2 

32 

12 

22 

43 

32 

11 

22 

44 

37 

16 

27 

39 

46 

28 

37 

28 

59 

37 

48 

17 

70 

47 

59   7 

3 

32 

12 

22 

43 

32 

11 

22 

44 

37 

17 

27 

38 

46 

28 

37 

28 

60 

38 

49 

16 

70 

48 

59   6 

4 

32 

12 

22 

43 

32 

11 

22 

44 

37 

17 

27 

38 

47 

29 

38 

27 

60 

38 

49 

16 

71 

48 

60   6 

5 

32 

12 

22 

43 

32 

11 

22 

44 

38 

18 

28 

37 

48 

29 

39 

27 

60 

38 

49 

15 

71 

49 

60   5 

6 

32 

12 

22 

43 

32 

11 

22 

43 

38 

18 

28 

37 

48 

29 

39 

26 

61 

39 

50 

15 

71 

49 

60   5 

7 

32 

12 

22 

43 

32 

11 

22 

43 

38 

19 

29 

37 

49 

30 

40 

26 

61 

39 

50 

15 

71 

49 

60   5 

8 

32 

12 

22 

43 

33 

11 

22 

43 

39 

19 

29 

36 

49 

30 

40 

25 

61 

39 

50 

14 

72 

49 

61   5 

9 

32 

12 

22 

43 

33 

11 

22 

43 

39 

19 

29 

36 

50 

30 

40 

25 

62 

40 

51 

14 

72 

50 

61   5 

10 

31 

12 

22 

43 

33 

11 

22 

43 

39 

20 

30 

36 

50 

31 

41 

24 

62 

40 

51 

14 

72 

50 

61   5 

11 

31 

12 

22 

43 

33 

11 

22 

43 

39 

20 

30 

35 

51 

31 

41 

24 

62 

40 

51 

14 

72 

50 

61   4 

12 

31 

12 

22 

43 

33 

11 

22 

43 

40 

20 

30 

35 

51 

31 

41 

23 

63 

40 

52 

13 

73 

50 

62   4 

13 

31 

12 

22 

43 

33 

12 

23 

43 

40 

21 

31 

35 

52 

32 

42 

23 

63 

41 

52 

13 

73 

51 

62   4 

14 

31 

12 

22 

43 

33 

12 

23 

42 

40 

21 

31 

34 

52 

32 

42 

23 

64 

41 

53. 

13 

73 

51 

62   4 

15 

31 

12 

22 

43 

33 

12 

23 

42 

40 

22 

31 

34 

52 

32 

42 

22 

64 

41 

53 

13 

73 

51 

62   3 

16 

32 

12 

22 

43 

33 

12 

23 

42 

40 

22 

31 

33 

53 

33 

43 

22 

64 

41 

53 

12 

73 

52 

63   3 

17 

32 

12 

22 

43 

34 

12 

23 

42 

41 

23 

32 

33 

53 

33 

43 

22 

65 

42 

54 

12 

74 

52 

63   3 

18 

32 

12 

22 

43 

34 

12 

23 

42 

41 

23 

32 

33 

54 

33 

44 

21 

65 

42 

54 

11 

74 

52 

63   3 

19 

32 

12 

22 

43 

34 

12 

23 

42 

42 

23 

33 

32 

54 

34 

44 

21 

65 

43 

54 

11 

74 

52 

63   3 

20 

32 

12 

22 

43 

34 

13 

24 

42 

42 

24 

33 

32 

55 

34 

45 

21 

66 

43 

55 

11 

74 

52 

63   3 

21 

32 

12 

22 

43 

34 

13 

24 

41 

42 

24 

33 

32 

55 

34 

45 

20 

66 

43 

55 

10 

74 

52 

63   3 

22 

32 

12 

22 

43 

35 

13 

24 

41 

42 

24 

33 

31 

56 

35 

46 

20 

66 

44 

55 

10 

74 

53 

64   2 

23 

32 

11 

22 

43 

35 

13 

24 

41 

43 

25 

34 

31 

56 

35 

46 

20 

67 

44 

56 

10 

75 

53 

64   2 

24 

32 

11 

22 

43 

35 

13 

24 

41 

43 

25 

34 

31 

56 

35 

46 

19 

67 

44 

56 

9 

75 

53 

64   2 

25 

32 

11 

22 

43 

35 

14 

25 

41 

43 

25 

34 

31 

57 

36 

47 

19 

67 

45 

56 

9 

75 

54 

65   2 

26 

32 

11 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

FREDERICK,  MARYLAND 

Municipal  Airport 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Batad  on  1931  -  1960  Data 

DETROIT,  MICHIGAN 

Willow  Run  Airport 
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FEBRUARY 
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TEMPERATURE 
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TEMPERATURE 
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TEMPERATURE 
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MIN 
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28 
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19 

26 
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10 
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10 
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66 
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10 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

ESCANABA,  MICHIGAN 
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Building 
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MARCH 

APRIL 
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TEMPERATURE 
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42 
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47 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bo»«d  on  1931  •  1960  Data 

GRAND  RAPIDS.  MICHIGAN 
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APRIL 
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TEMPERATURE 
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TEMPERATURE 

DEG 
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DEG 

TEMPERATURE 
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TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 
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AVG 

DAY 
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MIN 

AVG 

DAY 
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MIN 
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DAY 
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MIN 
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DAY 
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MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

32 

19 

26 

40 

31 

16 

24 

42 

36 

19 

28 

38 

48 

30 

39 

26 

64 

41 

53 

13 

74 

51 
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18 

25 

40 

31 

16 

24 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  en  1931  -  1960  Data 

LANSING,  MICHIGAN 
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1 
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18 
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31 
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20 
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41 

34 

18 

26 

38 

46 

28 

37 

28 

62 

40 

51 

14 
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50 

61 

6 
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29 

31 

17 

24 

41 
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51 

62 
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31 
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41 
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27 

63 

41 

52 

13 

73 

51 

62 

5 

82 
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31 
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41 
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TEMPERATURE 
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TEMPERATURE 
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TEMPERATURE 
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AVG 

DAY 
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MIN 

AVG  DAY 
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59 
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84 

60 
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77 
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66 

2 

68 

46 

57 

8 

53 

35 

44 

21 

39 
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2 

82 

59 

71 
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36 
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23 
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27 

84 

60 

72 

0 

79 

57 

68 

69 

48 
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7 
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32 
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28 
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60 
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0 
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32 
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29 
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20 
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32 
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30 
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60 

72 

0 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

MARQUETTE,  MICHIGAN 

Post  Office  Building 
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FEBRUARY 
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APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 
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MIN 

AVG 

DAY 
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MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 
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MIN 

AVG 

DAY 
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MIN 

AVG  DAY 

1 

26 

15 

21 

44 

26 

12 

19 

46 

29 

15 

22 

43 

39 

26 

33 

33 

54 

38 

46 

19 

65 

45 
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26 
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44 

26 

12 

19 

46 
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16 

23 
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46 
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34 
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9 

25 

14 

20 

45 

26 

12 

19 

46 

31 

18 

25 

41 
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36 

29 

56 
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17 

68 
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58   8 

10 
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21 
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43 

53 

13 
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54 

64   3 

26 

26 

12 

19 

46 

28 

14 

21 

44 

37 

23 

30 

35 

52 

36 

44 

21 

62 

43 

53 

12 

73 

54 

64   3 

27 

26 

12 

19 

46 

28 

15 

22 

44 

37 

24 

31 

34 

52 

36 

44 

20 

63 

44 

54 

12 

73 

54 

64   3 

28 

26 

12 

19 

46 

29 

15 

22 

43 

38 

24 

31 

34 

53 

37 

45 

20 

63 

44 

54 

11 

73 

55 
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29 

26 

12 

19 

46 

38 

25 

32 

33 

53 

37 

45 

20 

64 

44 

54 

11 

73 

55 

64   3 

30 

26 

12 

19 

46 
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28 

39 

25 

32 

33 

53 

37 
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64 

45 

55 

11 

73 

55 
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31 

26 

12 

19 

46 
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39 
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64 

45 

55 

11 
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DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 
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TEMPERATURE 
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TEMPERATURE 
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TEMPERATURE 
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TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 
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DAY 
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MIN 

AVG 

DAY 
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MIN 

AVG 
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MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 
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74 

55 

65 

3 

76 

59 

68 

1 

69 

54 

62 

5 

62 

45 

54 

12 

46 

34 

40 

25 

34 

23 

29  37 

2 

74 

56 

65 

3 

76 

59 

68 

1 

69 

54 

62 

5 

62 

45 

54 

12 

46 

34 

40 
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33 
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28  37 

3 

74 

56 

65 

3 

76 
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61 

5 
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3 
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5 
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56 

65 

3 

76 

59 

68 

2 

68 

53 

61 

6 

61 

45 

53 

12 

44 

32 

38 

27 

32 

22 
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6 
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57 

66 

2 

76 

59 
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68 

52 

60 

6 

60 

44 
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13 
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32 

21 
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7 
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57 
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2 
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16 
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77 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

MUSKEGON,  MICHIGAN 

Muskegon  County  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 
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TEMPERATURE 
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TEMPERATURE 
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MAX 
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MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

32 

20 

26 

39 

31 

18 

25 

41 

34 

20 

27 

38 

46 

29 

38 

28 

61 

40 

51 

15 

71 

50 

61 

7 

2 

32 

20 

26 

39 

31 

18 

25 

41 

35 

20 

28 

38 

47 

30 

39 

27 

61 
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DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

SAULT  STE.  MARIE,  MICHIGAN 


Munici 

pal 

Airp 

ort 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

24 

9 

17 

49 

23 

6 

15 

51 

27 

9 

18 

47 

38 

22 

30 

35 

55 

35 

45 

20 

65 

43 

54 

11 

2 

24 

9 

17 

49 

23 

6 

15 

51 

27 

9 

18 

47 

39 

22 

31 

35 

55 

35 

45 

20 

66 

43 

55 

11 

3 

23 

9 

16 

49 

23 

6 

15 

51 

27 

10 

19 

46 

39 

23 

31 

34 

55 

35 

45 

20 

66 

43 

55 

11 

4 

23 

9 

16 

49 

23 

6 

15 

51 

28 

10 

19 

46 

39 

23 

31 

33 

56 

35 

46 

19 

67 

44 

56 

10 

5 

23 

8 

16 

49 

23 

6 

15 

51 

28 

10 

19 

46 

40 

24 

32 

33 

56 

36 

46 

19 

67 

44 

56 

10 

6 

23 

8 

16 

49 

23 

6 

15 

51 

28 

10 

19 

46 

41 

24 

33 

32 

56 

36 

46 

19 

68 

44 

56 

9 

7 

23 

8 

16 

49 

23 

6 

15 

51 

28 

11 

20 

45 

42 

25 

34 

32 

57 

36 

47 

19 

68 

45 

57 

9 

8 

23 

8 

16 

49 

23 

6 

15 

51 

29 

12 

21 

45 

42 

25 

34 

31 

57 

36 

47 

18 

68 

45 

57 

9 

9 

23 

8 

16 

49 

23 

6 

15 

51 

29 

12 

21 

45 

43 

26 

35 

31 

58 

37 

48 

18 

68 

45 

57 

9 

10 

23 

8 

16 

49 

23 

6 

15 

51 

30 

12 

21 

44 

43 

26 

35 

31 

58 

37 

48 

18 

68 

45 

57 

8 

11 

23 

8 

16 

49 

23 

6 

15 

51 

30 

12 

21 

44 

44 

27 

36 

30 

58 

37 

48 

17 

69 

46 

58 

8 

12 

23 

8 

16 

49 

23 

6 

15 

51 

30 

13 

22 

43 

45 

27 

36 

29 

59 

37 

48 

17 

69 

46 

58 

8 

13 

23 

8 

16 

49 

23 

6 

15 

51 

30 

14 

22 

43 

45 

28 

37 

28 

59 

37 

48 

17 

69 

46 

58 

7 

14 

23 

7 

15 

50 

24 

6 

15 

50 

31 

14 

23 

43 

45 

28 

37 

28 

59 

38 

49 

16 

70 

47 

59 

7 

15 

23 

7 

15 

50 

24 

6 

15 

50 

31 

14 

23 

43 

46 

29 

38 

28 

60 

38 

49 

16 

70 

47 

59 

7 

16 

23 

7 

15 

50 

24 

6 

15 

50 

31 

15 

23 

42 

47 

29 

38 

27 

60 

38 

49 

16 

70 

47 

59 

7 

17 

23 

7 

15 

50 

24 

6 

15 

50 

32 

15 

24 

42 

48 

30 

39 

26 

60 

38 

49 

16 

71 

48 

60 

6 

18 

23 

7 

15 

50 

24 

6 

15 

50 

32 

15 

24 

41 

48 

30 

39 

26 

61 

39 

50 

15 

71 

48 

60 

6 

19 

23 

7 

15 

50 

24 

6 

15 

49 

33 

16 

25 

41 

49 

30 

40 

25 

61 

39 

50 

15 

71 

48 

60 

6 

20 

23 

7 

15 

50 

24 

6 

15 

49 

33 

17 

25 

40 

49 

31 

40 

25 

61 

39 

50 

15 

71 

48 

60 

6 

21 

23 

7 

15 

50 

25 

7 

16 

49 

33 

17 

25 

40 

50 

31 

41 

24 

62 

39 

51 

14 

71 

49 

60 

6 

22 

23 

7 

15 

50 

25 

7 

16 

49 

34 

17 

26 

39 

50 

32 

41 

24 

62 

40 

51 

14 

72 

49 

61 

5 

23 

23 

7 

15 

50 

25 

7 

16 

48 

34 

17 

26 

39 

51 

32 

42 

24 

62 

40 

51 

14 

72 

49 

61 

5 

24 

23 

7 

15 

50 

25 

7 

16 

48 

34 

18 

26 

38 

51 

32 

42 

24 

63 

40 

52 

14 

72 

49 

61 

5 

25 

23 

7 

15 

50 

26 

7 

17 

48 

35 

19 

27 

38 

51 

33 

42 

23 

63 

40 

52 

13 

73 

50 

62 

5 

26 

23 

7 

15 

50 

26 

8 

17 

47 

35 

19 

27 

38 

52 

33 

43 

22 

63 

41 

52 

13 

73 

50 

62 

5 

27 

23 

7 

15 

50 

26 

8 

17 

47 

36 

19 

28 

37 

53 

33 

43 

22 

64 

41 

53 

13 

73 

50 

62 

5 

28 

23 

6 

15 

51 

27 

8 

18 

47 

36 

20 

28 

37 

53 

34 

44 

21 

64 

41 

53 

12 

73 

50 

62 

4 

29 

23 

6 

15 

51 

Feb 

.  ?9 

val 

ues 

37 

20 

29 

36 

54 

34 

44 

21 

64 

42 

53 

12 

73 

51 

62 

4 

30 

23 

6 

15 

51 

same  as 

Feb. 

28 

37 

21 

29 

36 

54 

34 

44 

21 

65 

42 

54 

12 

73 

51 

62 

4 

31 

23 

6 

15 

51 

38 

21 

30 

36 

65 

42 

54 

12 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

74 

51 

63 

4 

76 

53 

65 

3 

69 

50 

60 

6 

60 

41 

51 

14 

46 

32 

39 

26 

32 

19 

26 

40 

2 

74 

51 

63 

4 

76 

53 

65 

3 

69 

50 

60 

6 

59 

41 

50 

15 

45 

31 

38 

27 

31 

18 

25 

41 

3 

74 

51 

63 

4 

76 

54 

65 

3 

68 

50 

59 

6 

59 

41 

50 

15 

44 

31 

38 

27 

31 

18 

25 

41 

4 

74 

51 

63 

4 

76 

54 

65 

3 

68 

50 

59 

7 

59 

41 

50 

15 

44 

31 

38 

28 

31 

18 

25 

41 

5 

75 

52 

64 

4 

76 

54 

65 

3 

68 

49 

59 

7 

58 

41 

50 

16 

43 

30 

37 

28 

30 

17 

24 

41 

6 

75 

52 

64 

4 

76 

54 

65 

3 

67 

49 

58 

7 

58 

40 

49 

16 

43 

30 

37 

29 

30 

17 

24 

42 

7 

75 

52 

64 

4 

76 

54 

65 

3 

67 

49 

58 

7 

58 

40 

49 

16 

42 

29 

36 

29 

30 

16 

23 

42 

8 

75 

52 

64 

4 

76 

54 

65 

3 

67 

48 

58 

8 

57 

40 

49 

17 

42 

29 

36 

30 

29 

16 

23 

42 

9 

75 

52 

64 

4 

76 

54 

65 

3 

66 

48 

57 

8 

57 

39 

48 

17 

41 

29 

35 

30 

29 

16 

23 

43 

10 

75 

52 

64 

4 

76 

53 

65 

3 

66 

48 

57 

8 

56 

39 

48 

17 

41 

28 

35 

31 

29 

15 

22 

43 

11 

76 

52 

64 

4 

76 

53 

65 

3 

66 

47 

57 

8 

56 

39 

48 

18 

41 

28 

35 

31 

28 

15 

22 

43 

12 

76 

52 

64 

4 

76 

53 

65 

3 

65 

47 

56 

9 

56 

38 

47 

18 

40 

27 

34 

31 

28 

14 

21 

44 

13 

76 

52 

64 

4 

75 

53 

64 

3 

65 

47 

56 

9 

55 

38 

47 

19 

40 

27 

34 

32 

28 

14 

21 

44 

14 

76 

53 

65 

4 

75 

53 

64 

3 

65 

47 

56 

9 

55 

38 

47 

19 

39 

27 

33 

32 

28 

14 

21 

44 

15 

76 

53 

65 

4 

75 

53 

64 

4 

64 

46 

55 

10 

54 

38 

46 

19 

39 

26 

33 

33 

27 

13 

20 

44 

16 

76 

53 

65 

4 

75 

53 

64 

4 

64 

46 

55 

10 

54 

37 

46 

19 

38 

26 

32 

33 

27 

13 

20 

45 

17 

76 

53 

65 

3 

75 

53 

64 

4 

64 

46 

55 

10 

53 

37 

45 

20 

38 

25 

32 

33 

27 

13 

20 

45 

18 

76 

53 

65 

3 

74 

53 

64 

4 

64 

45 

55 

10 

53 

37 

45 

20 

37 

25 

31 

34 

27 

12 

20 

45 

19 

76 

53 

65 

3 

74 

53 

64 

4 

63 

45 

54 

11 

52 

36 

44 

20 

37 

25 

31 

34 

26 

12 

19 

46 

20 

76 

53 

65 

3 

73 

53 

63 

4 

63 

45 

54 

11 

52 

36 

44 

21 

36 

24 

30 

35 

26 

12 

19 

46 

21 

76 

53 

65 

3 

73 

53 

63 

4 

63 

44 

54 

11 

52 

36 

44 

21 

36 

23 

30 

35 

26 

12 

19 

46 

22 

76 

53 

65 

3 

73 

53 

63 

4 

62 

44 

53 

12 

51 

35 

43 

22 

36 

23 

30 

35 

26 

11 

19 

46 

23 

76 

53 

65 

3 

72 

53 

63 

4 

62 

44 

53 

12 

50 

35 

43 

22 

35 

23 

29 

36 

25 

11 

18 

47 

24 

76 

53 

65 

3 

72 

53 

63 

4 

62 

44 

53 

12 

50 

35 

43 

23 

35 

23 

29 

36 

25 

11 

18 

47 

25 

76 

53 

65 

3 

72 

53 

63 

4 

61 

43 

52 

13 

50 

34 

42 

23 

34 

22 

28 

37 

25 

10 

18 

47 

26 

76 

53 

65 

3 

72 

52 

62 

5 

61 

43 

52 

13 

49 

34 

42 

23 

34 

21 

28 

37 

25 

10 

18 

48 

27 

76 

53 

65 

3 

71 

52 

62 

5 

61 

43 

52 

13 

48 

34 

41 

24 

34 

21 

28 

37 

25 

10 

18 

48 

28 

76 

53 

65 

3 

71 

52 

62 

5 

61 

42 

52 

13 

48 

33 

41 

25 

33 

21 

27 

38 

25 

10 

18 

48 

29 

76 

53 

65 

3 

70 

52 

61 

5 

60 

42 

51 

14 

47 

33 

40 

25 

33 

20 

27 

38 

24 

10 

17 

48 

30 

76 

53 

65 

3 

70 

51 

61 

6 

60 

42 

51 

14 

47 

32 

40 

26 

32 

20 

26 

39 

24 

10 

17 

48 

31 

76 

53 

65 

3 

70 

51 

61 

6 

46 

32 

39 

26 

24 

9 

17 

48 

-    140 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

DULUTH,  MINNESOTA 


Will 

iamson 

-Joh 

nson  Airport 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

*VG 

DAY 

1 

19 

1 

10 

55 

19 

_  i 

9 

56 

26 

6 

16 

49 

38 

20 

29 

36 

55 

34 

45 

21 

67 

44 

56 

10 

2 

19 

1 

10 

55 

19 

-  1 

9 

56 

26 

6 

16 

49 

39 

21 

30 

35 

55 

34 

45 

21 

67 

45 

56 

9 

3 

18 

0 

9 

55 

19 

-  1 

9 

56 

26 

6 

16 

49 

39 

21 

30 

34 

56 

35 

46 

20 

67 

45 

56 

9 

4 

18 

0 

9 

56 

19 

-  1 

9 

56 

27 

7 

17 

48 

40 

22 

31 

34 

56 

35 

46 

20 

68 

45 

57 

8 

5 

18 

0 

9 

56 

19 

-  1 

9 

56 

27 

8 

18 

48 

41 

23 

32 

33 

56 

35 

46 

19 

68 

46 

57 

8 

6 

18 

0 

9 

56 

19 

-  l 

9 

56 

27 

8 

18 

47 

42 

23 

33 

33 

57 

35 

46 

19 

68 

46 

57 

8 

7 

18 

0 

9 

56 

19 

-  1 

9 

56 

28 

8 

18 

47 

42 

24 

33 

32 

57 

36 

47 

19 

68 

46 

57 

8 

8 

18 

0 

9 

56 

20 

0 

10 

55 

28 

9 

19 

47 

43 

24 

34 

31 

58 

36 

47 

18 

69 

47 

58 

7 

9 

18 

0 

9 

56 

20 

0 

10 

55 

28 

9 

19 

46 

43 

25 

34 

31 

58 

36 

47 

18 

69 

47 

58 

7 

10 

18 

0 

9 

56 

2'-1 

0 

10 

55 

29 

9 

19 

46 

44 

26 

35 

30 

58 

37 

48 

17 

69 

47 

58 

7 

11 

18 

-  1 

9 

57 

20 

0 

10 

55 

29 

10 

20 

45 

45 

26 

36 

30 

59 

37 

48 

17 

69 

47 

58 

7 

12 

18 

-  1 

9 

57 

21 

0 

11 

54 

29 

11 

20 

45 

45 

27 

36 

29 

59 

37 

48 

17 

70 

48 

59 

6 

13 

17 

-  1 

8 

57 

21 

1 

11 

54 

30 

11 

21 

45 

46 

27 

37 

29 

59 

38 

49 

16 

70 

48 

59 

6 

14 

17 

-  1 

8 

57 

21 

1 

11 

54 

30 

11 

21 

44 

47 

28 

38 

28 

60 

38 

49 

16 

70 

48 

59 

6 

15 

17 

-  1 

8 

57 

21 

1 

11 

54 

31 

12 

22 

44 

47 

28 

38 

27 

60 

38 

49 

16 

70 

48 

59 

6 

16 

17 

-  1 

8 

57 

21 

1 

11 

54 

31 

12 

22 

43 

48 

29 

39 

27 

61 

39 

50 

15 

71 

49 

60 

6 

17 

17 

-  1 

8 

57 

22 

1 

12 

53 

31 

13 

22 

43 

49 

29 

39 

26 

61 

39 

50 

15 

71 

49 

60 

6 

18 

17 

-  1 

8 

57 

22 

2 

12 

53 

32 

13 

23 

43 

49 

30 

40 

26 

61 

39 

50 

15 

71 

49 

60 

6 

19 

18 

-  1 

9 

57 

22 

2 

12 

53 

32 

13 

23 

42 

49 

30 

40 

25 

62 

39 

51 

14 

71 

49 

60 

6 

20 

18 

-  1 

9 

57 

23 

2 

13 

53 

32, 

14 

23 

42 

50 

30 

40 

25 

62 

40 

51 

14 

71 

49 

60 

6 

21 

18 

-  1 

9 

57 

23 

2 

13 

53 

33 

15 

24 

41 

50 

31 

41 

24 

63 

40 

52 

13 

72 

50 

61 

5 

22 

18 

-  1 

9 

57 

23 

3 

13 

52 

33 

15 

24 

41 

51 

31 

41 

24 

63 

41 

52 

13 

72 

50 

61 

5 

23 

18 

-  1 

9 

56 

23 

3 

13 

52 

33 

15 

24 

40 

51 

32 

42 

23 

63 

41 

52 

13 

72 

50 

61 

5 

24 

18 

-  1 

9 

56 

24 

3 

14 

51 

34 

16 

25 

40 

52 

32 

42 

23 

64 

42 

53 

12 

72 

50 

61 

5 

25 

18 

-  1 

9 

56 

24 

4 

14 

51 

34 

17 

26 

40 

52 

32 

42 

23 

64 

42 

53 

12 

72 

51 

62 

4 

26 

18 

-  1 

9 

56 

24 

4 

14 

51 

35 

17 

26 

39 

53 

33 

43 

22 

64 

42 

53 

12 

73 

51 

62 

4 

27 

18 

-  1 

9 

56 

25 

4 

15 

50 

35 

17 

26 

38 

54 

33 

44 

22 

65 

42 

54 

11 

73 

51 

62 

4 

28 

18 

-  1 

9 

56 

25 

5 

15 

50 

36 

18 

27 

38 

54 

33 

44 

21 

65 

43 

54 

11 

73 

51 

62 

4 

29 

18 

-  1 

9 

56 

va] 
Feb. 

37 

19 

28 

37 

54 

34 

44 

21 

66 

43 

55 

10 

73 

51 

62 

4 

30 

18 

-  1 

9 

56 

Feb.  £7 

ues 
28 

37 

19 

28 

37 

55 

34 

45 

21 

66 

44 

55 

10 

73 

52 

63 

4 

31 

19 

~  1 

9 

56 

same  as 

38 

20 

29 

36 

66 

44 

55 

10 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

74 

52 

63 

4 

78 

57 

68 

68 

49 

59 

7 

61 

41 

51 

14 

43 

27 

35 

30 

27 

12 

20 

46 

2 

74 

52 

63 

4 

78 

57 

68 

68 

48 

58 

8 

61 

41 

51 

14 

42 

26 

34 

31 

26 

11 

19 

46 

3 

74 

52 

63 

4 

78 

57 

68 

68 

48 

58 

8 

61 

40 

51 

15 

41 

26 

34 

32 

26 

11 

19 

46 

4 

75 

53 

64 

4 

78 

57 

68 

67 

48 

58 

8 

60 

40 

50 

15 

40 

25 

33 

33 

26 

10 

18 

47 

5 

75 

53 

64 

4 

78 

57 

68 

67 

47 

57 

8 

60 

39 

50 

16 

40 

25 

33 

33 

25 

10 

18 

47 

6 

75 

53 

64 

4 

78 

56 

67 

67 

47 

57 

8 

59 

39 

49 

16 

39 

24 

32 

34 

25 

9 

17 

48 

7 

75 

53 

64 

3 

78 

56 

67 

67 

47 

57 

9 

59 

39 

49 

16 

39 

24 

32 

34 

25 

9 

17 

48 

8 

76 

53 

65 

3 

78 

56 

67 

66 

47 

57 

9 

58 

38 

48 

17 

38 

23 

31 

34 

24 

8 

16 

49 

9 

76 

54 

65 

3 

77 

56 

67 

66 

46 

56 

9 

58 

38 

48 

17 

37 

23 

30 

35 

24 

8 

16 

49 

10 

76 

54 

65 

3 

77 

56 

67 

66 

46 

56 

9 

57 

37 

47 

18 

37 

22 

30 

35 

24 

8 

16 

49 

11 

76 

54 

65 

3 

77 

56 

67 

66 

46 

56 

9 

57 

37 

47 

18 

36 

22 

29 

36 

23 

7 

15 

50 

12 

77 

54 

66 

3 

77 

55 

66 

2 

65 

46 

56 

10 

56 

37 

47 

19 

35 

21 

28 

37 

23 

7 

15 

50 

13 

77 

55 

66 

3 

76 

55 

66 

2 

65 

45 

55 

10 

56 

36 

46 

19 

35 

21 

28 

37 

23 

6 

15 

51 

14 

77 

55 

66 

2 

76 

55 

66 

2 

65 

45 

55 

10 

55 

36 

46 

19 

35 

20 

28 

37 

23 

6 

15 

51 

15 

77 

55 

66 

2 

75 

55 

65 

2 

65 

45 

55 

10 

55 

35 

45 

20 

34 

20 

27 

38 

22 

6 

14 

51 

16 

77 

55 

66 

2 

75 

54 

65 

3 

65 

45 

55 

10 

54 

35 

45 

20 

33 

19 

26 

39 

22 

5 

14 

52 

17 

78 

55 

67 

2 

75 

54 

65 

3 

64 

44 

54 

11 

54 

35 

45 

21 

33 

19 

26 

39 

22 

5 

14 

52 

18 

78 

55 

67 

2 

74 

54 

64 

3 

64 

44 

54 

11 

53 

34 

44 

22 

33 

18 

26 

39 

21 

5 

13 

52 

19 

78 

56 

67 

2 

74 

54 

64 

3 

64 

44 

54 

11 

52 

33 

43 

22 

32 

18 

25 

40 

21 

4 

13 

52 

20 

78 

56 

67 

2 

74 

53 

64 

4 

64 

44 

54 

11 

52 

33 

43 

23 

31 

17 

24 

41 

21 

4 

13 

53 

21 

78 

56 

67 

73 

53 

63 

4 

64 

43 

54 

12 

51 

33 

42 

23 

31 

17 

24 

41 

21 

4 

13 

53 

22 

78 

56 

67 

73 

52 

63 

5 

63 

43 

53 

12 

50 

32 

41 

24 

31 

16 

24 

41 

21 

3 

12 

53 

23 

78 

56 

67 

72 

52 

62 

5 

63 

43 

53 

12 

49 

31 

40 

24 

30 

16 

23 

42 

20 

3 

12 

53 

24 

79 

56 

68 

72 

52 

62 

5 

63 

43 

53 

12 

49 

31 

40 

25 

30 

15 

23 

42 

20 

3 

12 

53 

25 

79 

56 

68 

71 

51 

61 

6 

63 

42 

53 

13 

48 

31 

40 

25 

29 

15 

22 

43 

20 

2 

11 

54 

26 

79 

57 

68 

71 

51 

61 

6 

62 

42 

52 

13 

47 

30 

39 

26 

29 

14 

22 

43 

20 

2 

11 

54 

27 

79 

57 

68 

0 

71 

51 

61 

6 

62 

42 

52 

13 

47 

29 

38 

26 

28 

14 

21 

44 

20 

2 

11 

54 

28 

79 

57 

68 

0 

70 

50 

60 

6 

62 

41 

52 

14 

46 

29 

38 

27 

28 

13 

21 

45 

19 

2 

11 

54 

29 

79 

57 

68 

0 

70 

50 

60 

7 

61 

41 

51 

14 

45 

28 

37 

28 

28 

13 

21 

45 

19 

2 

11 

54 

30 

79 

57 

68 

0 

69 

50 

60 

7 

61 

41 

51 

14 

44 

28 

36 

29 

27 

12 

20 

46 

19 

1 

10 

55 

31 

79 

57 

68 

0 

69 

49 

59 

7 

44 

27 

36 

30 

19 

1 

10 

55 

141 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

INTERNATIONAL  FALLS,  MINNESOTA 

Municipal  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

15 

-  6 

5 

60 

15 

-  8 

4 

62 

25 

0 

13 

53 

39 

17 

28 

37 

57 

34 

46 

20 

69 

43 

56 

9 

2 

15 

-  6 

5 

60 

15 

-  8 

4 

62 

25 

1 

13 

52 

40 

18 

29 

36 

58 

34 

46 

19 

69 

44 

57 

9 

3 

15 

-  7 

4 

61 

16 

-  8 

4 

61 

25 

2 

14 

52 

40 

19 

30 

35 

58 

34 

46 

19 

69 

44 

57 

8 

4 

1'5 

-  7 

4 

61 

16 

-  8 

4 

61 

26 

2 

14 

51 

41 

19 

30 

35 

59 

34 

47 

18 

70 

44 

57 

8 

5 

15 

-  7 

4 

61 

16 

-  8 

4 

61 

26 

2 

14 

51 

42 

20 

31 

34 

59 

35 

47 

18 

70 

45 

58 

8 

6 

14 

-  7 

4 

61 

16 

-  8 

4 

61 

27 

3 

15 

50 

42 

21 

32 

33 

60 

35 

48 

18 

70 

45 

58 

8 

7 

14 

-  7 

4 

61 

17 

-  7 

5 

60 

27 

3 

15 

50 

43 

22 

33 

33 

60 

35 

48 

17 

70 

45 

58 

7 

8 

14 

-  8 

3 

62 

17 

-  7 

5 

60 

27 

3 

15 

50 

44 

22 

33 

32 

60 

36 

48 

17 

71 

46 

59 

7 

9 

14 

-  8 

3 

62 

17 

-  7 

5 

60 

28 

4 

16 

49 

44 

23 

34 

31 

61 

36 

49 

17 

71 

46 

59 

7 

10 

14 

-  8 

3 

62 

17 

-  7 

5 

60 

28 

4 

16 

49 

45 

24 

35 

31 

61 

36 

49 

16 

71 

46 

59 

7 

11 

14 

-  8 

3 

62 

18 

-  6 

6 

59 

29 

5 

17 

48 

46 

24 

35 

30 

61 

37 

49 

16 

71 

46 

59 

6 

12 

14 

-  8 

3 

62 

18 

-  6 

6 

59 

29 

5 

17 

48 

47 

25 

36 

29 

62 

37 

50 

16 

72 

47 

60 

6 

13 

14 

-  8 

3 

62 

19 

-  6 

7 

59 

29 

6 

18 

47 

47 

26 

37 

29 

62 

37 

50 

15 

72 

47 

60 

6 

14 

14 

-  8 

3 

62 

19 

-  6 

7 

59 

30 

7 

19 

47 

48 

26 

37 

28 

63 

37 

50 

15 

72 

47 

60 

6 

15 

14 

-  8 

3 

62 

19 

-  5 

7 

58 

30 

7 

19 

46 

49 

26 

38 

27 

63 

38 

51 

15 

72 

48 

60 

6 

16 

14 

-  9 

3 

62 

20 

-  5 

8 

58 

31 

7 

19 

46 

49 

27 

38 

27 

64 

38 

51 

14 

72 

48 

60 

5 

17 

14 

-  9 

3 

62 

20 

-  5 

8 

57 

31 

8 

20 

45 

50 

28 

39 

26 

64 

38 

51 

14 

73 

48 

61 

5 

18 

14 

-  9 

3 

62 

20 

-  4 

8 

57 

31 

9 

20 

45 

50 

28 

39 

26 

54 

39 

52 

14 

73 

48 

61 

5 

19 

14 

-  9 

3 

63 

21 

-  4 

9 

57 

32 

9 

21 

44 

51 

29 

40 

25 

64 

39 

52 

13 

73 

49 

61 

5 

20 

14 

-  9 

3 

63 

21 

-  4 

9 

56 

33 

10 

22 

44 

52 

29 

41 

25 

65 

39 

52 

13 

73 

49 

61 

5 

21 

14 

-  9 

3 

63 

21 

-  3 

9 

56 

33 

10 

22 

43 

52 

30 

41 

24 

65 

40 

53 

13 

73 

49 

61 

5 

22 

14 

-  9 

3 

63 

22 

-  3 

10 

55 

33 

11 

22 

43 

53 

30 

42 

23 

66 

40 

53 

12 

74 

49 

62 

4 

23 

14 

-  9 

3 

63 

22 

-  2 

10 

55 

34 

12 

23 

42 

53 

31 

42 

23 

66 

40 

53 

12 

74 

49 

62 

4 

24 

14 

-  9 

3 

63 

22 

-  2 

10 

54 

35 

12 

24 

42 

54 

31 

43 

22 

66 

40 

53 

11 

74 

50 

62 

4 

25 

14 

-  9 

3 

62 

23 

-  1 

11 

54 

35 

13 

24 

41 

54 

32 

43 

22 

67 

41 

54 

11 

74 

50 

62 

4 

26 

14 

-  9 

3 

62 

23 

-  1 

11 

54 

35 

13 

24 

41 

55 

32 

44 

22 

67 

41 

54 

11 

74 

50 

62 

4 

27 

14 

-  9 

3 

62 

24 

-  1 

12 

53 

36 

14 

25 

40 

55 

32 

44 

21 

68 

42 

55 

10 

75 

50 

63 

4 

28 

14 

-  8 

3 

62 

24 

0 

12 

53 

36 

14 

25 

40 

56 

33 

45 

21 

68 

42 

55 

10 

75 

50 

63 

4 

29 

15 

-  8 

4 

62 

37 

15 

26 

39 

56 

33 

45 

21 

68 

42 

55 

10 

75 

51 

63 

4 

30 

15 

-  8 

4 

62 

Fe 

b.  29 

val 

ues 

38 

16 

27 

38 

57 

33 

45 

20 

68 

43 

56 

10 

75 

51 

63 

4 

31 

15 

-  8 

4 

62 

same  as 

Feb. 

28 

38 

17 

28 

38 

68 

43 

56 

9 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

75 

51 

63 

4 

79 

53 

66 

2 

69 

46 

58 

8 

61 

37 

49 

16 

41 

24 

33 

33 

24 

7 

16 

50 

2 

76 

51 

64 

4 

79 

53 

66 

2 

68 

46 

57 

8 

60 

37 

49 

16 

41 

24 

33 

33 

23 

6 

15 

50 

3 

76 

51 

64 

4 

79 

53 

66 

2 

68 

45 

57 

8 

60 

37 

49 

17 

39 

24 

32 

34 

23 

6 

15 

51 

4 

76 

52 

64 

4 

79 

53 

66 

2 

67 

45 

56 

9 

60 

36 

48 

17 

39 

23 

31 

34 

22 

5 

14 

51 

5 

77 

52 

65 

3 

79 

53 

66 

2 

67 

44 

56 

9 

59 

36 

48 

17 

38 

22 

30 

35 

22 

4 

13 

52 

6 

77 

52 

65 

3 

79 

53 

66 

2 

67 

44 

56 

9 

59 

36 

48 

18 

38 

22 

30 

35 

22 

4 

13 

52 

7 

77 

52 

65 

3 

79 

53 

66 

2 

67 

44 

56 

10 

59 

35 

47 

18 

37 

21 

29 

36 

21 

4 

13 

52 

8 

77 

52 

65 

3 

78 

53 

66 

2 

66 

44 

55 

10 

58 

35 

47 

18 

36 

21 

29 

37 

21 

3 

12 

53 

9 

78 

52 

65 

3 

78 

53 

66 

2 

66 

43 

55 

10 

58 

35 

47 

19 

35 

20 

28 

38 

21 

3 

12 

53 

10 

78 

52 

65 

3 

78 

53 

66 

2 

66 

43 

55 

11 

57 

34 

46 

19 

34 

19 

27 

38 

20 

2 

11 

54 

11 

78 

53 

66 

3 

78 

53 

66 

2 

65 

43 

54 

11 

57 

34 

46 

20 

34 

19 

27 

39 

20 

1 

11 

54 

12 

78 

53 

66 

3 

77 

52 

65 

2 

65 

42 

54 

11 

56 

34 

45 

20 

33 

18 

26 

39 

20 

1 

11 

55 

13 

78 

53 

66 

3 

77 

52 

65 

2 

65 

42 

54 

12 

55 

33 

44 

20 

32 

18 

25 

40 

19 

1 

10 

55 

14 

79 

53 

66 

2 

76 

52 

64 

3 

64 

42 

53 

12 

55 

33 

44 

21 

32 

17 

25 

40 

19 

0 

10 

55 

15 

79 

53 

66 

2 

76 

52 

64 

3 

64 

41 

53 

12 

54 

32 

43 

21 

31 

17 

24 

41 

19 

0 

10 

56 

16 

79 

53 

66 

2 

76 

52 

64 

3 

6  4 

41 

53 

12 

54 

32 

43 

22 

30 

16 

23 

42 

19 

-  1 

9 

56 

17 

79 

53 

66 

2 

75 

51 

63 

3 

64 

40 

52 

13 

53 

32 

43 

23 

30 

15 

23 

42 

19 

-  1 

9 

56 

18 

79 

53 

66 

2 

75 

51 

63 

3 

64 

40 

52 

13 

52 

31 

42 

23 

29 

15 

22 

43 

18 

-  2 

8 

56 

19 

79 

53 

66 

2 

74 

51 

63 

4 

64 

40 

52 

13 

52 

31 

42 

24 

29 

14 

22 

44 

18 

-  2 

8 

57 

20 

79 

53 

66 

2 

74 

51 

63 

4 

63 

40 

52 

13 

51 

30 

41 

24 

28 

14 

21 

44 

18 

-  2 

8 

57 

21 

79 

53 

66 

2 

74 

50 

62 

4 

63 

40 

52 

14 

50 

30 

40 

25 

28 

13 

21 

45 

18 

-  3 

8 

57 

22 

80 

53 

67 

73 

50 

62 

5 

63 

39 

51 

14 

49 

30 

40 

25 

27 

12 

20 

45 

17 

-  3 

7 

58 

23 

80 

53 

67 

73 

50 

62 

5 

63 

39 

51 

14 

49 

29 

39 

26 

27 

12 

20 

46 

17 

-  3 

7 

58 

24 

80 

54 

67 

72 

49 

61 

5 

62 

39 

51 

14 

48 

29 

39 

27 

26 

11 

19 

46 

17 

-  4 

7 

58 

25 

80 

54 

67 

72 

49 

61 

5 

62 

39 

51 

15 

47 

28 

38 

27 

26 

11 

19 

47 

17 

-  4 

7 

59 

26 

80 

54 

67 

71 

49 

60 

5 

62 

38 

50 

15 

47 

28 

38 

28 

25 

10 

18 

47 

16 

-  5 

6 

59 

27 

80 

54 

67 

71 

48 

60 

6 

61 

38 

50 

15 

46 

27 

37 

28 

25 

10 

18 

48 

16 

-  5 

6 

60 

28 

80 

54 

67 

71 

48 

60 

6 

61 

37 

49 

16 

45 

27 

36 

29 

25 

9 

17 

48 

16 

-  5 

6 

60 

29 

80 

54 

67 

70 

48 

59 

7 

61 

37 

49 

16 

44 

26 

35 

30 

24 

8 

16 

48 

16 

-  5 

6 

60 

30 

79 

54 

67 

2 

70 

47 

59 

7 

61 

37 

49 

16 

43 

25 

34 

31 

24 

8 

16 

49 

16 

-  5 

6 

60 

31 

79 

53 

66 

2 

69 

46 

58 

8 

42 

25 

34 

32 

16 

-  5 

6 

60 

-    142 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

MINNEAPOLIS-ST.  PAUL,  MINNESOTA 

International  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

23 

5 

14 

51 

23 

2 

13 

52 

31 

11 

21 

44 

46 

26 

36 

29 

64 

40 

52 

14 

75 

51 

63 

5 

2 

23 

4 

14 

52 

23 

2 

13 

52 

32 

11 

22 

44 

47 

26 

37 

28 

65 

41 

53 

13 

75 

52 

64 

5 

3 

23 

4 

14 

52 

23 

2 

13 

52 

32 

12 

22 

43 

48 

27 

38 

27 

65 

41 

53 

13 

76 

52 

64 

5 

4 

23 

4 

14 

52 

24 

3 

14 

52 

32 

12 

22 

43 

48 

27 

38 

27 

65 

41 

53 

12 

76 

53 

65 

4 

5 

22 

3 

13 

52 

24 

3 

14 

52 

33 

12 

23 

42 

49 

28 

39 

26 

66 

41 

54 

12 

76 

53 

65 

4 

6 

22 

3 

13 

52 

24 

3 

14 

52 

33 

13 

23 

42 

50 

28 

39 

26 

66 

42 

54 

12 

77 

53 

65 

4 

7 

22 

3 

13 

52 

24 

3 

14 

51 

33 

14 

24 

41 

50 

29 

40 

25 

67 

42 

55 

11 

77 

53 

65 

4 

8 

22 

3 

13 

52 

24 

3 

14 

51 

34 

14 

24 

41 

51 

30 

41 

25 

67 

43 

55 

11 

77 

54 

66 

4 

9 

22 

3 

13 

53 

25 

3 

14 

51 

34 

15 

25 

40 

52 

30 

41 

24 

67 

43 

55 

11 

77 

54 

66 

3 

10 

22 

3 

13 

53 

25 

4 

15 

51 

35 

15 

25 

40 

53 

31 

42 

23 

68 

44 

56 

10 

78 

55 

67 

3 

11 

22 

2 

12 

53 

25 

4 

15 

50 

35 

15 

25 

40 

53 

31 

42 

22 

68 

44 

56 

10 

78 

55 

67 

3 

12 

22 

2 

12 

53 

25 

4 

15 

50 

35 

16 

26 

39 

54 

32 

43 

22 

63 

44 

56 

10 

78 

55 

67 

3 

13 

22 

2 

12 

53 

26 

4 

15 

50 

36 

16 

26 

39 

55 

32 

44 

21 

69 

44 

57 

10 

78 

56 

67 

3 

14 

22 

2 

12 

53 

26 

5 

16 

50 

36 

17 

27 

38 

56 

33 

45 

21 

69 

45 

57, 

9 

79 

56 

68 

2 

15 

22 

2 

12 

53 

26 

5 

16 

49 

37 

17 

27 

38 

56 

33 

45 

20 

69 

45 

57 

9 

79 

56 

68 

2 

16 

22 

2 

12 

53 

26 

5 

16 

49 

37 

17 

27 

38 

57 

34 

46 

20 

70 

46 

58 

9 

79 

56 

68 

2 

17 

22 

2 

12 

53 

27 

6 

17 

49 

37 

18 

28 

37 

57 

34 

46 

19 

70 

46 

58 

9 

79 

57 

68 

2 

18 

22 

2 

12 

53 

27 

6 

17 

49 

38 

19 

29 

37 

58 

35 

47 

19 

70 

46 

58 

8 

79 

57 

68 

2 

19 

22 

2 

12 

53 

27 

6 

17 

48 

39 

19 

29 

36 

59 

35 

47 

18 

71 

47 

59 

8 

80 

57 

69 

2 

20 

22 

2 

12 

53 

28 

7 

18 

48 

39 

20 

30 

36 

59 

36 

48 

17 

71 

47 

59 

8 

80 

57 

69 

2 

21 

22 

2 

12 

53 

28 

7 

18 

47 

39 

20 

30 

36 

60 

36 

48 

17 

71 

47 

59 

8 

80 

58 

69 

2 

22 

22 

2 

12 

53 

28 

8 

18 

47 

40 

20 

30 

35 

60 

37 

49 

16 

72 

48 

60 

7 

80 

58 

69 

2 

23 

22 

2 

12 

53 

29 

8 

19 

47 

40 

21 

31 

34 

61 

37 

49 

16 

72 

48 

60 

7 

80 

58 

69 

2 

24 

22 

2 

12 

53 

29 

8 

19 

46 

41 

22 

32 

34 

61 

38 

50 

15 

72 

48 

60 

7 

81 

58 

70 

2 

25 

22 

2 

12 

53 

30 

9 

20 

46 

42 

22 

32 

33 

62 

38 

50 

15 

73 

49 

61 

7 

81 

59 

70 

2 

26 

22 

2 

12 

53 

30 

9 

20 

45 

42 

23 

33 

33 

63 

38 

51 

15 

73 

49 

61 

6 

81 

59 

70 

2 

27 

22 

2 

12 

53 

30 

10 

20 

45 

42 

23 

33 

33 

63 

39 

51 

14 

73 

50 

62 

6 

81 

59 

70 

2 

28 

23 

2 

13 

53 

31 

11 

21 

44 

43 

23 

33 

32 

63 

39 

51 

14 

74 

50 

62 

6 

81 

59 

70 

2 

29 

23 

2 

13 

52 

44 

24 

34 

31 

64 

40 

52 

14 

74 

50 

62 

6 

82 

59 

71 

2 

30 

23 

2 

13 

52 

Feb.  zy 

val 

ues 

45 

25 

35 

30 

64 

40 

52 

14 

74 

51 

63 

5 

82 

59 

71 

2 

31 

23 

2 

13 

52 

same  as 

Feb. 

28 

45 

25 

35 

30 

75 

51 

63 

5 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBEF 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

82 

59 

71 

2 

85 

61 

73 

0 

76 

54 

65 

4 

68 

43 

56 

10 

49 

29 

39 

26 

32 

14 

23 

42 

2 

82 

60 

71 

2 

85 

61 

73 

0 

76 

54 

65 

4 

68 

43 

56 

10 

48 

28 

38 

27 

32 

13 

23 

42 

3 

83 

60 

72 

85 

61 

73 

0 

76 

53 

65 

4 

67 

42 

55 

11 

47 

28 

38 

28 

31 

13 

22 

43 

4 

83 

60 

72 

85 

61 

73 

0 

75 

53 

64 

4 

67 

42 

55 

11 

46 

27 

37 

29 

31 

12 

22 

43 

5 

83 

60 

72 

85 

61 

73 

0 

75 

53 

64 

4 

66 

42 

54 

11 

46 

27 

37 

29 

30 

12 

21 

44 

6 

83 

60 

72 

85 

61 

73 

0 

74 

53 

64 

4 

66 

41 

54 

12 

45 

27 

36 

29 

30 

11 

21 

44 

7 

83 

60 

72 

85 

61 

73 

0 

74 

52 

63 

4 

66 

41 

54 

12 

45 

26 

36 

30 

29 

11 

20 

45 

8 

84 

61 

73 

85 

61 

73 

0 

74 

51 

63 

5 

65 

40 

53 

12 

44 

25 

35 

30 

29 

11 

20 

45 

9 

84 

61 

73 

84 

61 

73 

0 

74 

51 

63 

5 

64 

40 

52 

13 

43 

25 

34 

31 

29 

10 

20 

45 

10 

84 

61 

73 

84 

61 

73 

0 

73 

51 

62 

5 

64 

40 

52 

13 

42 

24 

33 

32 

29 

10 

20 

46 

11 

84 

61 

73 

84 

61 

73 

0 

73 

50 

62 

5 

63 

39 

51 

14 

42 

23 

33 

32 

28 

10 

19 

46 

12 

84 

61 

73 

84 

61 

73 

0 

73 

50 

62 

5 

63 

39 

51 

14 

41 

23 

32 

33 

28 

9 

19 

46 

13 

84 

61 

73 

83 

60 

72 

73 

50 

62 

5 

62 

39 

51 

15 

40 

22 

31 

34 

28 

9 

19 

47 

14 

85 

61 

73 

83 

60 

72 

73 

49 

61 

5 

62 

38 

50 

15 

40 

22 

31 

34 

27 

9 

18 

47 

15 

85 

61 

73 

0 

83 

60 

72 

72 

49 

61 

6 

61 

37 

49 

16 

40 

22 

31 

34 

27 

9 

18 

47 

16 

85 

61 

73 

0 

82 

60 

71 

72 

49 

61 

6 

60 

37 

49 

16 

39 

21 

30 

35 

27 

8 

18 

47 

17 

85 

61 

73 

0 

82 

60 

71 

72 

48 

60 

6 

60 

36 

48 

17 

38 

20 

29 

36 

26 

8 

17 

48 

18 

85 

62 

74 

0 

81 

59 

70 

71 

48 

60 

7 

59 

36 

48 

18 

38 

20 

29 

36 

26 

8 

17 

48 

19 

85 

62 

74 

0 

81 

59 

70 

71 

47 

59 

7 

58 

36 

47 

18 

38 

19 

29 

37 

26 

7 

17 

48 

20 

85 

62 

74 

0 

81 

59 

70 

71 

47 

59 

7 

58 

35 

47 

19 

37 

19 

28 

37 

25 

7 

16 

49 

21 

86 

62 

74 

0 

80 

58 

69 

71 

47 

59 

7 

57 

35 

46 

19 

37 

18 

28 

38 

25 

7 

16 

49 

22 

86 

62 

74 

0 

80 

58 

69 

70 

46 

58 

8 

56 

34 

45 

20 

36 

18 

27 

38 

25 

6 

16 

49 

23 

86 

62 

74 

0 

80 

58 

69 

70 

46 

58 

8 

56 

33 

45 

20 

35 

17 

26 

39 

25 

6 

16 

50 

24 

86 

62 

74 

0 

79 

57 

68 

2 

70 

46 

58 

8 

55 

33 

44 

21 

35 

17 

26 

39 

25 

6 

16 

50 

25 

86 

62 

74 

0 

79 

57 

68 

2 

70 

45 

58 

8 

54 

33 

44 

22 

35 

17 

26 

39 

24 

6 

15 

50 

26 

86 

62 

74 

0 

78 

57 

68 

2 

70 

45 

58 

8 

53 

32 

43 

22 

34 

16 

25 

40 

24 

6 

15 

50 

27 

86 

62 

74 

0 

78 

56 

67 

2 

69 

45 

57 

9 

53 

31 

42 

23 

33 

16 

25 

40 

24 

6 

15 

50 

28 

86 

62 

74 

0 

78 

56 

67 

2 

69 

44 

57 

9 

52 

31 

42 

24 

33 

15 

24 

41 

24 

5 

15 

50 

29 

86 

62 

74 

0 

77 

56 

67 

3 

68 

44 

56 

9 

51 

30 

41 

25 

33 

15 

24 

41 

24 

5 

15 

51 

30 

86 

62 

74 

0 

77 

55 

66 

3 

68 

43 

56 

10 

50 

30 

40 

25 

33 

14 

24 

41 

23 

5 

14 

51 

31 

86 

62 

74 

0 

76 

54 

65 

4 

50 

29 

40 

26 

23 

5 

14 

51 

143 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

ROCHESTER,  MINNESOTA 

Lobb  Field 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

24 

8 

16 

49 

23 

6 

15 

51 

31 

14 

23 

43 

45 

27 

36 

29 

63 

40 

52 

14 

74 

51 

63   5 

2 

24 

8 

16 

49 

23 

6 

15 

51 

31 

14 

23 

43 

46 

27 

37 

28 

63 

41 

52 

14 

74 

51 

63   5 

3 

24 

8 

16 

49 

23 

6 

15 

51 

31 

14 

23 

42 

47 

28 

38 

28 

64 

41 

53 

13 

75 

52 

64   5 

4 

2'3 

7 

15 

49 

24 

6 

15 

50 

32 

14 

23 

42 

48 

29 

39 

27 

64 

41 

53 

13 

75 

52 

64   5 

5 

23 

7 

15 

49 

24 

6 

15 

50 

32 

15 

24 

41 

48 

29 

39 

27 

65 

41 

53 

13 

75 

52 

64   5 

6 

23 

7 

15 

49 

24 

6 

15 

50 

32 

16 

24 

41 

49 

30 

40 

26 

65 

41 

53 

12 

76 

52 

64   4 

7 

23 

7 

15 

50 

24 

6 

15 

50 

33 

16 

25 

40 

49 

30 

40 

26 

65 

42 

54 

12 

76 

53 

65   4 

8 

23 

7 

15 

50 

24 

6 

15 

50 

33 

17 

25 

40 

51 

31 

41 

24 

66 

42 

54 

12 

76 

53 

65   4 

9 

23 

7 

15 

50 

24 

6 

15 

50 

34 

17 

26 

40 

51 

31 

41 

23 

66 

43 

55 

11 

76 

53 

65   4 

10 

23 

7 

15 

50 

25 

6 

16 

49 

34 

17 

26 

39 

52 

32 

42 

23 

66 

43 

55 

11 

77 

54 

66   4 

11 

23 

6 

15 

50 

25 

7 

16 

49 

34 

18 

26 

39 

52 

32 

42 

22 

67 

43 

55 

11 

77 

54 

66   4 

12 

23 

6 

15 

50 

25 

7 

16 

49 

35 

18 

27 

38 

53 

33 

43 

22 

67 

44 

56 

11 

77 

54 

66   3 

13 

23 

6 

15 

50 

25 

7 

16 

48 

35 

19 

27 

38 

54 

33 

44 

21 

67 

44 

56 

11 

78 

54 

66   3 

14 

23 

6 

15 

51 

26 

8 

17 

48 

36 

19 

28 

38 

55 

33 

44 

21 

67 

44 

56 

11 

78 

55 

67   3 

15 

23 

6 

15 

51 

26 

8 

17 

48 

36 

19 

28 

37 

55 

33 

44 

20 

68 

45 

57 

10 

78 

55 

67   3 

16 

23 

6 

15 

51 

26 

8 

17 

48 

36 

20 

28 

37 

56 

34 

45 

20 

68 

45 

57 

10 

78 

55 

67   3 

17 

23 

6 

15 

51 

26 

8 

17 

47 

37 

20 

29 

36 

57 

35 

46 

19 

69 

45 

57 

10 

79 

56 

68   3 

18 

22 

6 

14 

51 

27 

9 

18 

47 

37 

21 

29 

36 

57 

35 

46 

19 

69 

45 

57 

9 

79 

56 

68   3 

19 

22 

6 

14 

51 

27 

9 

18 

47 

38 

21 

30 

35 

57 

36 

47 

18 

69 

46 

58 

9 

79 

56 

68   3 

20 

22 

6 

14 

51 

27 

9 

18 

47 

38 

22 

30 

35 

58 

36 

47 

18 

70 

46 

58 

8 

79 

56 

68   3 

21 

23 

6 

14 

51 

28 

9 

19 

46 

39 

22 

31 

34 

59 

37 

48 

17 

70 

47 

59 

8 

79 

56 

68   2 

22 

23 

6 

14 

51 

28 

10 

19 

46 

39 

23 

31 

34 

60 

37 

49 

17 

71 

47 

59 

8 

80 

57 

69   2 

23 

23 

6 

14 

51 

28 

10 

19 

45 

40 

23 

32 

34 

60 

37 

49 

16 

71 

47 

59 

8 

80 

57 

69   2 

24 

23 

5 

14 

51 

29 

11 

20 

45 

40 

23 

32 

33 

60 

38 

49 

16 

71 

48 

60 

7 

80 

57 

69   2 

25 

23 

5 

14 

51 

29 

11 

20 

45 

41 

24 

33 

33 

61 

38 

50 

16 

72 

48 

60 

7 

80 

57 

69   2 

26 

23 

5 

14 

51 

29 

12 

21 

44 

41 

24 

33 

33 

61 

38 

50 

15 

72 

48 

60 

7 

80 

58 

69   2 

27 

23 

5 

14 

51 

30 

12 

21 

44 

42 

25 

34 

32 

62 

38 

50 

15 

72 

48 

60 

7 

81 

58 

70   2 

28 

23 

5 

14 

51 

31 

13 

22 

43 

42 

25 

34 

32 

62 

39 

51 

14 

72 

49 

61 

6 

81 

58 

70   2 

29 

23 

5 

14 

51 

43 

25 

34 

31 

63 

40 

52 

14 

73 

50 

62 

6 

81 

58 

70   2 

30 

23 

6 

15 

51 

Fet 

.  29 

val 

ues 

44 

26 

35 

30 

63 

40 

52 

14 

73 

50 

62 

6 

81 

58 

70   2 

31 

23 

6 

15 

51 

same  as 

Feb. 

28 

45 

27 

36 

29 

74 

50 

62 

6 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

81 

58 

70 

2 

85 

60 

73 

0 

76 

54 

65 

4 

68 

44 

56 

10 

49 

31 

40 

25 

32 

17 

25  41 

2 

82 

58 

70 

2 

85 

60 

73 

0 

76 

54 

65 

4 

68 

44 

56 

10 

49 

31 

40 

25 

32 

16 

24  41 

3 

82 

58 

70 

2 

85 

60 

73 

0 

76 

53 

65 

4 

68 

43 

56 

10 

48 

31 

40 

26 

31 

16 

24  41 

4 

82 

59 

71 

2 

85 

60 

73 

0 

76 

53 

65 

4 

67 

43 

55 

10 

47 

30 

39 

27 

31 

15 

23  42 

5 

83 

59 

71 

2 

85 

60 

73 

0 

75 

52 

64 

4 

67 

43 

55 

10 

46 

29 

38 

27 

30 

15 

23  42 

6 

83 

59 

71 

85 

60 

73 

0 

75 

52 

64 

4 

66 

42 

54 

11 

45 

29 

37 

28 

30 

14 

22  43 

7 

83 

59 

71 

84 

59 

72 

0 

74 

52 

63 

5 

66 

42 

54 

11 

45 

28 

37 

28 

29 

14 

22  43 

8 

83 

59 

71 

84 

59 

72 

0 

74 

52 

63 

5 

65 

42 

54 

12 

44 

28 

36 

29 

29 

14 

22  44 

9 

83 

59 

71 

84 

59 

72 

0 

74 

51 

63 

5 

65 

41 

53 

12 

44 

27 

36 

29 

29 

14 

22  44 

10 

83 

59 

71 

84 

59 

72 

0 

74 

51 

63 

5 

64 

41 

53 

12 

43 

27 

35 

30 

29 

13 

21  44 

11 

84 

59 

72 

83 

59 

71 

0 

73 

50 

62 

5 

64 

41 

53 

13 

42 

26 

34 

30 

28 

13 

21  44 

12 

84 

59 

72 

83 

59 

71 

0 

73 

50 

62 

5 

63 

40 

52 

13 

41 

26 

34 

31 

28 

12 

20  45 

13 

84 

59 

72 

83 

59 

71 

0 

73 

50 

62 

5 

63 

40 

52 

14 

41 

26 

34 

31 

28 

12 

20  45 

14 

84 

59 

72 

83 

59 

71 

73 

50 

62 

6 

62 

39 

51 

14 

41 

25 

33 

32 

27 

12 

20  45 

15 

84 

60 

72 

82 

58 

70 

73 

49 

61 

6 

62 

39 

51 

15 

40 

24 

32 

33 

27 

12 

20  46 

16 

84 

60 

72 

82 

58 

70 

72 

49 

61 

6 

61 

39 

50 

15 

39 

24 

32 

33 

27 

11 

19  46 

17 

84 

60 

72 

82 

58 

70 

72 

48 

60 

6 

60 

38 

49 

16 

38 

23 

31 

34 

27 

11 

19  46 

18 

85 

60 

73 

81 

58 

70 

72 

48 

60 

6 

60 

38 

49 

16 

38 

23 

31 

34 

26 

11 

19  46 

19 

85 

60 

73 

81 

58 

70 

71 

48 

60 

7 

59 

37 

48 

17 

38 

22 

30 

35 

26 

11 

19  47 

20 

85 

60 

73 

81 

57 

69 

71 

48 

60 

7 

58 

37 

48 

18 

37 

22 

30 

36 

26 

10 

18  47 

21 

85 

60 

73 

0 

80 

57 

69 

2 

71 

47 

59 

7 

58 

37 

48 

18 

36 

21 

29 

37 

26 

10 

18  47 

22 

85 

60 

73 

0 

80 

57 

69 

2 

71 

47 

59 

7 

57 

36 

47 

19 

36 

21 

29 

37 

26 

10 

18  47 

23 

85 

60 

73 

0 

80 

57 

69 

2 

70 

47 

59 

8 

57 

36 

47 

19 

36 

20 

28 

37 

25 

10 

18  47 

24 

85 

60 

73 

0 

79 

56 

68 

2 

70 

47 

59 

8 

56 

35 

46 

20 

35 

20 

28 

38 

25 

10 

18  47 

25 

85 

60 

73 

0 

79 

56 

68 

2 

70 

46 

58 

8 

55 

35 

45 

20 

34 

19 

27 

39 

25 

9 

17  48 

26 

85 

60 

73 

0 

79 

56 

68 

2 

70 

46 

58 

8 

54 

34 

44 

21 

34 

19 

27 

39 

25 

9 

17  48 

27 

85 

60 

73 

0 

78 

55 

67 

3 

69 

45 

57 

9 

54 

34 

44 

21 

34 

19 

27 

39 

25 

9 

17  48 

28 

85 

60 

73 

0 

78 

55 

67 

3 

69 

45 

57 

9 

53 

34 

44 

22 

33 

18 

26 

40 

25 

9 

17  48 

29 

85 

60 

73 

0 

78 

55 

67 

3 

69 

45 

57 

9 

52 

33 

43 

23 

32 

18 

25 

40 

24 

9 

17  48 

30 

85 

60 

73 

0 

77 

54 

66 

3 

68 

44 

56 

10 

51 

32 

42 

24 

32 

17 

25 

41 

24 

9 

17  48 

31 

85 

60 

73 

0 

77 

54 

66 

3 

50 

32 

41 

24 

24 

9 

17  49 

144    - 


U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

ST.  CLOUD,  MINNESOTA 

Whitney  Memorial  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

22 

3 

13 

53 

21 

-  i 

10 

55 

29 

9 

19 

46 

44 

24 

34 

31 

62 

39 

51 

15 

73 

49 

61   6 

2 

22 

2 

12 

53 

21 

-  1 

10 

55 

29 

10 

20 

45 

44 

25 

35 

30 

62 

39 

51 

15 

73 

50 

62   6 

3 

21 

2 

12 

53 

21 

-  1 

10 

55 

30 

10 

20 

45 

45 

26 

36 

30 

63 

39 

51 

14 

T* 

50 

62   5 

4 

21 

2 

12 

53 

22 

-  1 

11 

55 

30 

10 

20 

45 

46 

26 

36 

29 

63 

39 

51 

14 

74 

51 

63   5 

5 

21 

2 

12 

54 

22 

-  1 

11 

55 

31 

10 

21 

44 

47 

26 

37 

28 

63 

40 

52 

14 

74 

51 

63   5 

6 

21 

11 

54 

22 

-  1 

11 

55 

31 

11 

21 

44 

47 

27 

37 

28 

64 

40 

52 

14 

74 

52 

63   5 

7 

21 

11 

54 

22 

-  1 

11 

54 

31 

12 

22 

43 

48 

28 

38 

27 

64 

41 

53 

13 

75 

52 

64   4 

8 

21 

11 

54 

22 

0 

11 

54 

32 

12 

22 

43 

49 

28 

39 

26 

65 

41 

53 

13 

75 

52 

64   4 

9 

20 

11 

54 

23 

0 

12 

54 

32 

12 

22 

42 

50 

29 

40 

26 

65 

41 

53 

13 

75 

52 

64   4 

10 

20 

11 

54 

23 

0 

12 

53 

33 

13 

23 

42 

50 

29 

40 

25 

65 

42 

54 

12 

75 

52 

64   4 

11 

20 

0 

10 

55 

23 

1 

12 

53 

33 

14 

24 

42 

51 

30 

41 

25 

66 

42 

54 

12 

76 

53 

65   4 

12 

20 

0 

10 

55 

23 

1 

12 

53 

33 

14 

24 

41 

52 

30 

41 

24 

66 

42 

54 

12 

76 

53 

65   4 

13 

20 

0 

10 

55 

24 

1 

13 

52 

34 

14 

24 

41 

53 

31 

42 

23 

66 

42 

54 

12 

76 

53 

65   4 

14 

20 

0 

10 

55 

24 

2 

13 

52 

34 

14 

24 

40 

53 

31 

42 

22 

66 

43 

55 

11 

76 

54 

65   3 

15 

20 

-  1 

10 

55 

24 

2 

13 

52 

35 

15 

25 

40 

54 

32 

43 

22 

67 

43 

55 

11 

77 

54 

66   3 

16 

20 

-  1 

10 

55 

24 

3 

14 

51 

35 

16 

26 

40 

54 

33 

44 

21 

67 

44 

56 

10 

77 

54 

66   3 

17 

20 

-  1 

10 

55 

25 

3 

14 

51 

35 

16 

26 

39 

55 

33 

44 

21 

68 

44 

56 

10 

77 

55 

66   3 

18 

20 

-  1 

10 

55 

25 

3 

14 

51 

36 

16 

26 

39 

56 

33 

45 

20 

68 

44 

56 

10 

77 

55 

66   3 

19 

20 

-  1 

10 

56 

25 

4 

15 

50 

36 

17 

27 

38 

57 

34 

46 

20 

69 

45 

57 

9 

77 

55 

66   3 

20 

20 

-  1 

10 

56 

26 

4 

15 

50 

37 

18 

28 

38 

57 

34 

46 

19 

69 

45 

57 

9 

78 

55 

67   3 

21 

20 

-  1 

10 

56 

26 

5 

16 

50 

37 

18 

28 

37 

57 

35 

46 

19 

69 

46 

58 

9 

78 

55 

67   3 

22 

20 

-  1 

10 

56 

26 

5 

16 

49 

38 

18 

28 

37 

58 

35 

47 

18 

70 

46 

58 

8 

78 

56 

67   3 

23 

20 

-  2 

9 

56 

27 

6 

17 

49 

38 

19 

29 

36 

59 

36 

48 

18 

70 

46 

58 

8 

78 

56 

67   3 

24 

20 

-  2 

9 

56 

27 

6 

17 

48 

39 

20 

30 

36 

59 

36 

48 

18 

70 

46 

58 

8 

78 

56 

67   3 

25 

20 

-  2 

9 

56 

28 

7 

18 

48 

39 

20 

30 

35 

59 

37 

48 

17 

70 

47 

59 

8 

79 

56 

68   2 

26 

20 

-  2 

9 

56 

28 

7 

18 

47 

40 

20 

30 

35 

60 

37 

49 

17 

71 

47 

59 

8 

79 

56 

68   2 

27 

20 

-  2 

9 

56 

28 

8 

18 
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72 

44 

58 

8 

61 

35 

48 

17 

41 

20 

31 

34 

28 

10 

19  46 

12 

86 

56 

71 

84 

54 

69 

72 

44 

58 

8 

61 

34 

48 

17 

40 

20 

30 

35 

28 

9 

19  46 

13 

86 

56 

71 

84 

54 

69 

72 

43 

58 

8 

60 

34 

47 

18 

39 

19 

29 

36 

27 

9 

18  46 

14 

86 

56 

71 

84 

54 

69 

71 

43 

57 

8 

60 

34 

47 

18 

38 

19 

29 

36 

27 

9 

18  47 

15 

86 

56 

71 

84 

54 

69 

71 

43 

57 

9 

59 

33 

46 

18 

38 

18 

28 

37 

27 

9 

18  47 

16 

86 

56 

71 

83 

53 

68 

70 

42 

56 

9 

59 

33 

46 

19 

37 

18 

28 

38 

27 

9 

18  47 

17 

86 

56 

71 

83 

53 

68 

70 

42 

56 

9 

58 

32 

45 

19 

36 

17 

27 

38 

27 

8 

18  47 

18 

86 

57 

72 

83 

53 

68 

70 

42 

56 

9 

58 

32 

45 

20 

36 

17 

27 

39 

27 

8 

18  48 

19 

86 

57 

72 

82 

52 

67 

2 

69 

41 

55 

10 

57 

32 

45 

20 

35 

16 

26 

39 

26 

8 

17  48 

20 

86 

57 

72 

82 

52 

67 

2 

69 

41 

55 

10 

57 

31 

44 

21 

34 

16 

25 

40 

26 

7 

17  48 

21 

86 

57 

72 

82 

52 

67 

2 

68 

41 

55 

11 

56 

31 

44 

21 

34 

16 

25 

40 

26 

7 

17  48 

22 

86 

57 

72 

81 

52 

67 

2 

68 

40 

54 

11 

56 

30 

43 

22 

33 

15 

24 

40 

26 

7 

17  49 

23 

86 

57 

72 

31 

51 

66 

2 

68 

40 

54 

11 

55 

30 

43 

23 

33 

15 

24 

41 

26 

7 

17  49 

24 

87 

57 

72 

80 

51 

66 

2 

67 

40 

54 

12 

54 

29 

42 

23 

32 

15 

24 

41 

26 

6 

16  49 

25 

87 

57 

72 

0 

80 

51 

66 

2 

67 

39 

53 

12 

54 

29 

42 

24 

32 

14 

23 

42 

25 

6 

16  49 

26 

87 

56 

72 

0 

80 

50 

65 

3 

66 

39 

53 

13 

53 

28 

41 

24 

31 

14 

23 

42 

25 

6 

16  50 

27 

87 

56 

72 

0 

79 

50 

65 

3 

66 

39 

53 

13 

52 

28 

40 

25 

31 

13 

22 

43 

25 

6 

16  50 

28 

86 

56 

71 

0 

79 

50 

65 

3 

66 

38 

52 

13 

52 

27 

40 

26 

31 

13 

22 

43 

25 

5 

15  50 

29 

86 

56 

71 

0 

78 

49 

64 

4 

65 

38 

52 

14 

51 

27 

39 

26 

30 

13 

22 

43 

24 

5 

15  50 

30 

86 

56 

71 

0 

78 

49 

64 

4 

65 

38 

52 

14 

50 

26 

38 

27 

30 

13 

22 

44 

24 

5 

15  51 

31 

86 

56 

71 

0 

77 

48 

63 

4 

49 

26 

38 

28 

24 

4 

14  51 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

GREAT  FALLS,  MONTANA 

International  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

34 

18 

26 

39 

31 

12 

22 

44 

38 

19 

29 

37 

47 

26 

37 

29 

63 

39 

51 

15 

67 

45 

56 

9 

2 

34 

17 

26 

40 

31 

12 

22 

44 

38 

19 

29 

37 

47 

27 

37 

28 

63 

39 

51 

15 

67 

45 

56 

9 

3 

34 

17 

26 

40 

31 

12 

22 

43 

38 

19 

29 

37 

48 

27 

38 

28 

64 

40 

52 

14 

67 

45 

56 

9 

4 

3'3 

16 

25 

41 

31 

12 

22 

43 

38 

19 

29 

37 

48 

27 

38 

27 

64 

40 

52 

14 

68 

46 

57 

8 

5 

33 

16 

25 

41 

32 

12 

22 

43 

38 

19 

29 

36 

49 

28 

39 

26 

64 

40 

52 

13 

68 

46 

57 

8 

6 

33 

15 

24 

42 

32 

12 

22 

43 

39 

19 

29 

36 

50 

29 

40 

26 

65 

40 

53 

13 

68 

46 

57 

8 

7 

32 

15 

24 

42 

32 

13 

23 

43 

39 

19 

29 

36 

50 

29 

40 

25 

65 

41 

53 

12 

68 

46 

57 

8 

8 

32 

15 

24 

42 

32 

13 

23 

42 

39 

19 

29 

36 

51 

30 

41 

24 

65 

41 

53 

12 

69 

47 

58 

7 

9 

32 

15 

24 

42 

33 

13 

23 

42 

39 

20 

30 

36 

52 

30 

41 

24 

65 

41 

53 

12 

69 

47 

58 

7 

10 

32 

14 

23 

43 

33 

13 

23 

42 

39 

20 

30 

35 

52 

31 

42 

23 

65 

41 

53 

12 

69 

47 

58 

7 

11 

32 

14 

23 

43 

33 

13 

23 

42 

40 

20 

30 

35 

53 

31 

42 

23 

65 

41 

53 

12 

70 

48 

59 

7 

12 

31 

14 

23 

43 

33 

14 

24 

42 

40 

20 

30 

35 

53 

31 

42 

22 

66 

42 

54 

12 

70 

48 

59 

6 

13 

31 

13 

22 

43 

34 

14 

24 

42 

40 

20 

30 

35 

54 

32 

43 

22 

66 

42 

54 

11 

70 

48 

59 

6 

14 

31 

13 

22 

44 

34 

14 

24 

41 

40 

20 

30 

35 

54 

32 

43 

21 

66 

42 

54 

11 

71 

49 

60 

6 

15 

31 

13 

22 

44 

34 

15 

25 

41 

40 

21 

31 

34 

55 

33 

44 

21 

66 

42 

54 

11 

71 

49 

60 

6 

16 

31 

13 

22 

44 

34 

15 

25 

41 

41 

21 

31 

34 

56 

33 

45 

20 

66 

42 

54 

11 

72 

49 

61 

6 

17 

31 

12 

22 

44 

34 

15 

25 

40 

41 

21 

31 

34 

56 

34 

45 

20 

66 

42 

54 

11 

72 

49 

61 

5 

18 

31 

12 

22 

44 

35 

16 

26 

40 

41 

21 

31 

34 

57 

34 

46 

19 

66 

43 

55 

11 

72 

50 

61 

5 

19 

31 

12 

22 

44 

35 

16 

26 

40 

41 

21 

31 

33 

58 

35 

47 

19 

66 

43 

55 

11 

73 

50 

62 

5 

20 

31 

12 

22 

44 

35 

16 

26 

39 

42 

22 

32 

33 

58 

35 

47 

18 

66 

43 

55 

11 

73 

50 

62 

5 

21 

31 

12 

22 

44 

36 

16 

26 

39 

42 

22 

32 

33 

59 

36 

48 

18 

66 

43 

55 

11 

74 

50 

62 

4 

22 

31 

12 

22 

44 

36 

17 

27 

39 

42 

22 

32 

33 

59 

36 

48 

17 

66 

43 

55 

11 

75 

51 

63 

4 

23 

31 

12 

22 

44 

36 

17 

27 

38 

43 

22 

33 

32 

60 

36 

48 

17 

67 

43 

55 

10 

75 

51 

63 

4 

24 

31 

12 

22 

44 

36 

17 

27 

38 

43 

23 

33 

32 

60 

37 

49 

17 

67 

44 

56 

10 

76 

51 

64 

4 

25 

31 

12 

22 

44 

37 

17 

27 

38 

44 

23 

34 

32 

60 

37 

49 

16 

67 

44 

56 

10 

76 

52 

64 

4 

26 

31 

12 

22 

44 

37 

18 

28 

37 

44 

23 

34 

31 

61 

37 

49 

16 

67 

44 

56 

10 

76 

52 

64 

3 

27 

31 

12 

22 

44 

37 

18 

28 

37 

44 

24 

34 

31 

62 

38 

50 

16 

67 

44 

56 

10 

77 

52 

65 

3 

28 

31 

12 

22 

44 

38 

18 

28 

37 

45 

24 

35 

30 

62 

38 

50 

15 

67 

44 

56 

10 

77 

53 

65 

3 

29 

31 

12 

22 

44 

Fe 

b.  29 

val 

46 

25 

36 

30 

62 

38 

50 

15 

67 

45 

56 

9 

78 

53 

66 

3 

30 

31 

12 

22 

44 

ues 

28 

46 

25 

36 

30 

63 

39 

51 

15 

67 

45 

56 

9 

79 

53 

66 

2 

31 

31 

12 

22 

44 

same  as 

Feb. 

46 

26 

36 

29 

67 

45 

56 

9 

JUL'y 

AUGUST 

SEPTEMBER 

t 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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AVG 

DAY 

1 

79 

54 

67 

2 

84 

56 

70 

0 

75 

50 

63 

4 

65 

41 

53 

12 

51 

32 

42 

23 

39 

22 

31 

35 

2 

80 

54 

67 

2 

84 

56 

70 

0 

75 

50 

63 

5 

65 

41 

53 

12 

51 

32 

42 

24 

39 

21 

30 

35 

3 

81 

54 

68 

2 

84 

56 

70 

0 

75 

49 

62 

5 

65 

41 

53 

12 

50 

32 

41 

24 

39 

21 

30 

35 

4 

81 

55 

68 

2 

84 

56 

70 

0 

74 

49 

62 

5 

64 

41 

53 

12 

49 

31 

40 

25 

38 

21 

30 

35 

5 

82 

55 

69 

2 

84 

56 

70 

0 

74 

49 

62 

5 

64 

41 

53 

13 

49 

31 

40 

25 

38 

21 

30 

35 

6 

82 

55 

69 

2 

84 

56 

70 

0 

74 

48 

61 

6 

64 

40 

52 

13 

49 

30 

40 

26 

38 

21 

30 

35 

7 

82 

56 

69 

83 

56 

70 

0 

73 

48 

61 

6 

63 

40 

52 

13 

48 

29 

39 

26 

38 

21 

30 

36 

0 

83 

56 

70 

83 

56 

70 

73 

48 

61 

6 

63 

40 

52 

14 

47 

29 

38 

27 

38 

21 

30 

36 

9 

83 

56 

70 

83 

55 

69 

72 

47 

60 

7 

62 

39 

51 

14 

47 

29 

38 

27 

38 

20 

29 

36 

10 

83 

56 

70 

83 

55 

69 

72 

47 

60 

7 

62 

39 

51 

15 

46 

29 

38 

28 

37 

20 

29 

36 

11 

84 

56 

70 

83 

55 

69 

72 

47 

60 

7 

62 

39 

51 

15 

46 

28 

37 

28 

37 

20 

29 

36 

12 

84 

56 

70 

82 

55 

69 

71 

46 

59 

7 

61 

39 

50 

15 

45 

27 

36 

29 

37 

20 

29 

36 

13 

84 

56 

70 

82 

55 

69 

71 

46 

59 

8 

61 

38 

50 

15 

45 

27 

36 

29 

37 

20 

29 

36 

14 

84 

56 

70 

82 

54 

68 

71 

46 

59 

8 

60 

38 

49 

16 

44 

27 

36 

29 

37 

20 

29 

37 

15 

85 

56 

71 

82 

54 

68 

70 

46 

58 

8 

60 

38 

49 

16 

44 

26 

35 

30 

37 

20 

29 

37 

16 

85 

56 

71 

81 

54 

68 

70 

45 

58 

8 

59 

38 

49 

16 

43 

26 

35 

30 

37 

20 

29 

37 

17 

85 

57 

71 

0 

81 

54 

68 

70 

45 

58 

9 

59 

38 

49 

17 

43 

25 

34 

31 

37 

20 

29 

37 

18 

85 

57 

71 

0 

81 

54 

68 

69 

45 

57 

9 

59 

37 

48 

17 

43 

25 

34 

31 

37 

20 

29 

37 

19 

85 

57 

71 

0 

80 

53 

67 

69 

44 

57 

9 

58 

37 

48 

17 

42 

25 

34 

31 

36 

20 

28 

37 

20 

85 

57 

71 

0 

80 

53 

67 

2 

69 

44 

57 

9 

58 

37 

48 

18 

42 

24 

33 

32 

36 

20 

28 

37 

21 

85 

57 

71 

0 

80 

53 

67 

2 

68 

44 

56 

10 

57 

36 

47 

18 

42 

24 

33 

32 

36 

19 

28 

37 

22 

85 

57 

71 

0 

79 

53 

66 

2 

68 

44 

56 

10 

57 

36 

47 

19 

41 

24 

33 

32 

36 

19 

28 

37 

23 

85 

57 

71 

0 

79 

53 

66 

2 

68 

43 

56 

10 

57 

36 

47 

19 

41 

23 

32 

33 

36 

19 

28 

37 

24 

85 

57 

71 

0 

79 

52 

66 

3 

67 

43 

55 

11 

56 

35 

46 

19 

40 

23 

32 

33 

36 

19 

28 

38 

25 

85 

57 

71 

0 

78 

52 

65 

3 

67 

43 

55 

11 

55 

35 

45 

20 

40 

23 

32 

34 

36 

19 

28 

38 

26 

85 

57 

71 

0 

78 

52 

65 

3 

67 

42 

55 

11 

55 

35 

45 

20 

40 

22 

31 

34 

35 

19 

27 

38 

27 

85 

57 

71 

0 

77 

51 

64 

3 

66 

42 

54 

12 

55 

35 

45 

20 

40 

22 

31 

34 

35 

19 

27 

38 

28 

85 

57 

71 

0 

77 

51 

64 

3 

66 

42 

54 

12 

54 

34 

44 

20 

39 

22 

31 

34 

35 

18 

27 

38 

29 

85 

57 

71 

0 

76 

51 

64 

4 

66 

42 

54 

12 

53 

34 

44 

21 

39 

22 

31 

35 

35 

18 

27 

38 

30 

85 

56 

71 

0 

76 

50 

63 

4 

65 

41 

53 

12 

53 

33 

43 

22 

39 

22 

31 

35 

35 

18 

27 

39 

31 

84 

56 

70 

0 

76 

50 

63 

4 

52 

33 

43 

22 

35 

18 

27 

39 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  -  1960  Data 

HAVRE,  MONTANA 


Weath 

er  Bureau  B 

llild 

"9 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

Q*Y 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

29 

10 

20 

46 

26 

4 

15 

50 

34 

13 

24 

42 

47 

25 

36 

29 

67 

39 

53 

13 

70 

46 

58   7 

2 

28 

10 

19 

46 

26 

4 

15 

50 

34 

13 

24 

42 

48 

25 

37 

29 

67 

40 

54 

12 

70 

46 

58   7 

3 

28 

9 

19 

46 

26 

4 

15 

50 

34 

14 

24 

41 

48 

25 

37 

28 

67 

40 

54 

12 

70 

46 

58   7 

4 

27 

9 

18 

47 

26 

4 

15 

50 

35 

14 

25 

41 

49 

26 

38 

27 

68 

41 

55 

11 

71 

47 

59   7 

5 

27 

8 

18 

47 

26 

4 

15 

50 

35 

14 

25 

40 

56 

27 

39 

26 

68 

41 

55 

11 

71 

47 

59   7 

6 

27 

8 

18 

48 

26 

4 

15 

49 

36 

15 

26 

40 

51 

27 

39 

26 

68 

41 

55 

11 

71 

47 

59   7 

7 

27 

7 

17 

48 

27 

5 

16 

49 

36 

15 

26 

40 

51 

27 

39 

25 

68 

41 

55 

11 

71 

48 

60   6 

8 

26 

7 

17 

48 

27 

5 

16 

49 

36 

15 

26 

39 

52 

28 

40 

24 

69 

41 

55 

11 

72 

48 

60   6 

9 

26 

7 

17 

48 

27 

5 

16 

49 

37 

16 

27 

39 

53 

29 

41 

24 

69 

42 

56 

11 

72 

48 

60   6 

10 

26 

6 

16 

49 

28 

5 

17 

48 

37 

16 

27 

38 

54 

29 

42 

23 

69 

42 

56 

10 

72 

48 

60   6 

11 

26 

6 

16 

49 

28 

6 

17 

48 

38 

16 

27 

38 

54 

29 

42 

23 

69 

42 

56 

10 

73 

49 

61   6 

12 

26 

6 

16 

49 

28 

6 

17 

48 

38 

17 

28 

38 

55 

30 

43 

22 

69 

42 

56 

10 

73 

49 

61   5 

13 

25 

6 

16 

49 

28 

7 

18 

47 

38 

17 

28 

37 

56 

31 

44 

22 

69 

43 

56 

10 

73 

50 

62   5 

14 

25 

6 

16 

49 

29 

7 

18 

47 

39 

17 

28 

37 

56 

32 

44 

21 

69 

43 

56 

10 

74 

50 

62   5 

15 

25 

5 

15 

50 

29 

7 

18 

47 

39 

18 

29 

37 

57 

32 

45 

21 

69 

43 

56 

10 

74 

50 

62   5 

16 

25 

5 

15 

50 

29 

7 

18 

46 

39 

18 

29 

36 

58 

32 

45 

20 

69 

43 

56 

10 

74 

50 

62   5 

17 

25 

5 

15 

50 

30 

8 

19 

46 

40 

18 

29 

36 

59 

33 

46 

19 

69 

43 

56 

10 

75 

51 

63   4 

18 

25 

5 

15 

50 

30 

8 

19 

46 

40 

19 

30 

35 

59 

34 

47 

19 

69 

43 

56 

10 

76 

51 

64   4 

19 

25 

4 

15 

50 

30 

9 

20 

45 

41 

19 

30 

35 

60 

34 

47 

18 

69 

43 

56 

10 

76 

51 

64   4 

20 

25 

4 

15 

50 

31 

9 

20 

45 

41 

19 

30 

35 

61 

34 

48 

18 

69 

44 

57 

9 

76 

52 

64   3 

21 

25 

4 

15 

51 

31 

10 

21 

45 

41 

2C 

31 

34 

61 

35 

48 

17 

69 

44 

57 

9 

77 

52 

65   3 

22 

25 

4 

15 

51 

31 

10 

21 

44 

42 

20 

31 

34 

62 

36 

49 

16 

69 

44 

57 

9 

77 

53 

65   3 

2' 

25 

4 

15 

51 

32 

11 

22 

44 

42 

20 

31 

33 

63 

36 

50 

16 

70 

44 

57 

9 

78 

53 

66   3 

24 

25 

4 

15 

51 

32 

11 

22 

43 

43 

21 

32 

33 

63 

36 

50 

15 

70 

45 

58 

9 

78 

53 

66   2 

25 

25 

4 

15 

51 

33 

11 

22 

43 

43 

21 

32 

32 

64 

37 

51 

15 

70 

45 

58 

8 

79 

53 

66   2 

26 

25 

3 

14 

51 

33 

12 

23 

43 

44 

22 

33 

32 

64 

37 

51 

15 

70 

45 

58 

8 

79 

54 

67   2 

27 

25 

3 

14 

51 

34 

13 

24 

42 

44 

22 

33 

31 

64 

38 

51 

14 

70 

45 

58 

8 

80 

54 

67   2 

28 

25 

3 

14 

51 

34 

13 

24 

42 

45 

23 

34 

31 

65 

38 

52 

14 

70 

45 

58 

8 

80 

55 

68   2 

29 

25 

3 

14 

51 

Feb.  29 
same  as 

val 
Feb. 

46 

23 

35 

30 

66 

39 

53 

13 

70 

45 

58 

8 

81 

55 

68   2 

30 

25 

4 

15 

50 

28 

46 

24 

35 

30 

66 

39 

53 

13 

70 

46 

58 

8 

81 

55 

68   2 

31 

26 

4 

15 

50 

47 

24 

36 

30 

70 

46 

58 

8 
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AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

82 

55 

69 

2 

86 

56 

71 

0 

77 

49 

63 

4 

67 

39 

53 

12 

50 

28 

39 

26 

36 

14 

25  40 

2 

82 

55 

69 

2 

86 

56 

71 

0 

77 

49 

63 

5 

67 

39 

53 

12 

50 

28 

39 

26 

36 

14 

25  40 

3 

83 

56 

70 

2 

86 

56 

71 

0 

76 

48 

62 

5 

66 

39 

53 

12 

49 

27 

38 

27 

36 

14 

25  40 

4 

83 

56 

70 

2 

86 

56 

71 

0 

76 

48 

62 

5 

66 

39 

53 

13 

48 

26 

37 

28 

35 

14 

25  40 

5 

84 

56 

70 

86 

56 

71 

0 

76 

47 

62 

6 

66 

38 

52 

13 

47 

26 

37 

28 

35 

14 

25  41 

6 

84 

57 

71 

86 

55 

71 

0 

75 

47 

61 

6 

65 

38 

52 

13 

46 

26 

36 

29 

35 

13 

24  41 

7 

85 

57 

71 

86 

55 

71 

0 

75 

46 

61 

6 

65 

38 

52 

14 

46 

25 

36 

30 

34 

13 

24  41 

8 

85 

57 

71 

85 

55 

70 

0 

74 

46 

60 

6 

64 

38 

51 

14 

45 

24 

35 

30 

34 

13 

24  42 

9 

86 

57 

72 

85 

55 

70 

0 

74 

46 

60 

7 

64 

37 

51 

14 

45 

24 

35 

31 

34 

13 

24  42 

10 

86 

57 

72 

85 

55 

70 

0 

74 

45 

60 

7 

64 

37 

51 

15 

44 

23 

34 

31 

34 

13 

24  42 

11 

86 

57 

72 

85 

55 

70 

73 

45 

59 

7 

63 

37 

50 

15 

43 

23 

33 

32 

34 

13 

24  42 

12 

86 

57 

72 

85 

55 

70 

73 

45 

59 

8 

63 

37 

50 

15 

43 

22 

33 

33 

33 

13 

23  42 

13 

86 

57 

72 

84 

54 

69 

73 

44 

59 

8 

62 

36 

49 

15 

42 

21 

32 

33 

33 

13 

23  42 

14 

87 

57 

72 

84 

54 

69 

72 

44 

58 

8 

62 

36 

49 

16 

42 

21 

32 

34 

33 

12 

23  42 

15 

87 

57 

72 

84 

54 

69 

72 

44 

58 

8 

61 

36 

49 

16 

41 

21 

31 

34 

33 

12 

23  42 

16 

87 

57 

72 

0 

83 

54 

69 

72 

43 

58 

9 

61 

36 

49 

17 

41 

20 

31 

35 

33 

12 

23  43 

17 

87 

57 

72 

0 

83 

54 

69 

71 

43 

57 

9 

60 

35 

48 

17 

40 

20 

30 

35 

33 

12 

23  43 

18 

87 

57 

72 

0 

83 

53 

68 

71 

42 

57 

9 

60 

35 

48 

18 

40 

19 

30 

35 

32 

12 

22  43 

19 

87 

57 

72 

0 

82 

53 

68 

71 

42 

57 

9 

59 

34 

47 

18 

40 

18 

29 

36 

32 

12 

22    43 

20 

87 

57 

72 

0 

82 

53 

68 

70 

42 

56 

9 

58 

34 

46 

19 

39 

18 

29 

36 

32 

12 

22  43 

21 

87 

57 

72 

0 

82 

53 

68 

70 

42 

56 

10 

58 

34 

46 

19 

39 

18 

29 

37 

32 

12 

22  43 

22 

87 

57 

72 

0 

81 

52 

67 

2 

70 

41 

56 

10 

57 

33 

45 

19 

38 

17 

28 

37 

31 

12 

22  43 

23 

87 

57 

72 

0 

81 

52 

67 

2 

69 

41 

55 

10 

56 

33 

45 

20 

38 

16 

27 

38 

31 

11 

21  44 

24 

87 

57 

72 

0 

81 

52 

67 

2 

69 

41 

55 

11 

56 

33 

45 

21 

38 

16 

27 

38 

31 

11 

21  44 

25 

87 

57 

72 

0 

80 

52 

66 

2 

69 

40 

55 

11 

55 

32 

44 

21 

37 

16 

27 

38 

31 

11 

21  44 

26 

87 

57 

72 

0 

80 

51 

66 

2 

68 

40 

54 

11 

55 

32 

44 

22 

37 

15 

26 

39 

31 

11 

21  44 

27 

87 

57 

72 

0 

79 

51 

65 

3 

68 

40 

54 

12 

54 

31 

43 

23 

37 

15 

26 

39 

30 

11 

21  44 

28 

87 

57 

72 

0 

79 

51 

65 

3 

68 

39 

54 

12 

53 

30 

42 

23 

36 

15 

26 

39 

30 

11 

21  45 

29 

87 

56 

72 

0 

78 

50 

64 

3 

67 

39 

53 

12 

52 

30 

41 

24 

36 

15 

26 

40 

30 

10 

20  45 

30 

87 

56 

72 

0 

78 

50 

64 

3 

67 

39 

53 

12 

52 

29 

41 

24 

36 

15 

26 

40 

29 

10 

20  45 

31 

87 

56 

72 

0 

78 

49 

64 

4 

51 

29 

40 

25 

29 

10 

2  0  46 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  •  1960  Data 

HAVRE,  MONTANA 

City-County  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEC 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

30 

7 

19 

47 

24 

13 

53 

34 

10 

22 

43 

46 

21 

34 

32 

66 

36 

51 

15 

70 

43 

57   8 

2 

29 

7 

18 

47 

24 

13 

53 

34 

10 

22 

43 

47 

22 

35 

31 

66 

36 

51 

15 

70 

43 

57   8 

3 

29 

6 

18 

47 

24 

13 

52 

34 

10 

22 

42 

48 

22 

35 

30 

66 

36 

51 

15 

70 

44 

57   8 

4 

28 

6 

17 

48 

25 

13 

52 

35 

11 

23 

42 

48 

23 

36 

29 

67 

37 

52 

14 

71 

44 

58   8 

5 

28 

5 

17 

48 

25 

13 

52 

35 

11 

23 

42 

49 

23 

36 

29 

67 

37 

52 

14 

71 

44 

58   8 

6 

27 

5 

16 

49 

25 

13 

52 

35 

11 

23 

41 

50 

24 

37 

28 

67 

38 

53 

13 

71 

44 

58   8 

7 

27 

4 

16 

49 

25 

13 

51 

36 

12 

24 

41 

51 

24 

38 

27 

68 

38 

53 

13 

71 

45 

58   7 

8 

27 

4 

16 

50 

26 

2 

14 

51 

36 

12 

24 

41 

51 

25 

38 

27 

68 

38 

53 

13 

72 

45 

59   7 

9 

26 

4 

15 

50 

26 

2 

14 

51 

36 

13 

25 

41 

52 

26 

39 

26 

68 

38 

53 

12 

72 

45 

59   7 

10 

26 

3 

15 

50 

26 

2 

14 

51 

36 

13 

25 

40 

53 

26 

40 

25 

68 

38 

53 

12 

72 

46 

59   7 

11 

26 

3 

15 

51 

27 

2 

15 

50 

37 

13 

25 

40 

54 

27 

41 

25 

68 

39 

54 

12 

73 

46 

60   6 

12 

25 

3 

14 

51 

27 

3 

15 

50 

37 

13 

25 

40 

54 

27 

41 

24 

68 

39 

54 

12 

73 

46 

60   6 

13 

25 

2 

14 

51 

27 

3 

15 

50 

37 

14 

26 

39 

55 

28 

42 

23 

69 

39 

54 

12 

73 

47 

60   6 

14 

25 

2 

14 

51 

28 

3 

16 

49 

38 

14 

26 

39 

56 

28 

42 

22 

69 

39 

54 

12 

73 

47 

60   6 

15 

25 

2 

14 

52 

28 

4 

16 

49 

38 

15 

27 

39 

56 

29 

43 

22 

69 

40 

55 

11 

74 

47 

61   6 

16 

24 

2 

13 

52 

29 

4 

17 

48 

38 

15 

27 

38 

57 

29 

43 

22 

69 

40 

55 

11 

74 

47 

61   5 

17 

24 

2 

13 

52 

29 

5 

17 

48 

39 

15 

27 

38 

58 

29 

44 

21 

69 

40 

55 

11 

75 

48 

62   5 

18 

24 

13 

52 

30 

5 

18 

48 

39 

15 

27 

38 

59 

30 

45 

21 

69 

40 

55 

11 

75 

48 

62   5 

19 

24 

13 

52 

30 

5 

18 

47 

39 

16 

28 

37 

59 

31 

45 

20 

69 

41 

55 

11 

76 

48 

62   5 

20 

24 

13 

52 

30 

6 

18 

47 

40 

16 

28 

37 

60 

31 

46 

19 

69 

41 

55 

10 

76 

49 

63   5 

21 

24 

13 

53 

31 

6 

19 

47 

40 

16 

28 

37 

61 

32 

47 

19 

69 

41 

55 

10 

77 

49 

63   4 

22 

24 

13 

53 

31 

6 

19 

46 

40 

17 

29 

36 

61 

32 

47 

18 

69 

41 

55 

10 

77 

49 

63   4 

23 

23 

12 

53 

32 

7 

20 

46 

41 

17 

29 

36 

62 

32 

47 

18 

69 

41 

55 

10 

78 

49 

64   4 

24 

23 

12 

53 

32 

7 

20 

45 

41 

18 

30 

35 

62 

33 

48 

18 

70 

41 

56 

10 

78 

50 

64   4 

25 

23 

12 

53 

33 

8 

21 

45 

42 

18 

30 

35 

63 

33 

48 

17 

70 

42 

56 

10 

79 

50 

65   3 

26 

23 

12 

53 

33 

8 

21 

44 

42 

19 

31 

35 

63 

34 

49 

17 

70 

42 

56 

9 

79 

50 

65   3 

27 

23 

12 

53 

34 

9 

22 

44 

43 

19 

31 

34 

64 

34 

49 

16 

70 

42 

56 

9 

80 

50 

65   3 

28 

23 

12 

53 

34 

10 

22 

43 

44 

19 

32 

34 

64 

35 

50 

16 

70 

43 

57 

9 

81 

51 

66   2 

29 

23 

12 

53 

Fet 

.  29 

val 
Feb. 

45 

20 

33 

33 

65 

35 

50 

15 

70 

43 

57 

9 

81 

51 

66   2 

30 

24 

13 

53 

lies 
28 

45 

20 

33 

33 

65 

35 

50 

15 

70 

43 

57 

9 

82 

51 

67   2 

31 

24 

13 

53 

same  as 

46 

21 

34 

32 

70 

43 

57 
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JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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AVG  DAY 
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82 

52 

67 

2 

87 

53 

70 

0 

78 

46 

62 

5 

66 

36 

51 

14 

51 

26 

39 

27 

34 

12 

23  42 

2 

82 

52 

67 

2 

87 

53 

70 

0 

77 

45 

61 

5 

66 

36 

51 

14 

51 

25 

38 

27 

34 

12 

2  3  42 

3 

83 

52 

68 

2 

87 

53 

70 

0 

77 

45 

61 

6 

66 

36 

51 

14 

50 

24 

37 

28 

34 

12 

23  42 

4 

84 

53 

69 

2 

87 

53 

70 

0 

76 

44 

60 

6 

65 

36 

51 

14 

49 

24 

37 

28 

34 

11 

23  42 

5 

84 

53 

69 

2 

86 

53 

70 

0 

76 

44 

60 

6 

65 

36 

51 

15 

48 

24 

36 

29 

34 

11 

23  42 

6 

85 

53 

69 

2 

86 

53 

70 

75 

44 

60 

7 

65 

36 

51 

15 

48 

23 

36 

29 

33 

11 

22  43 

7 

85 

53 

69 

2 

86 

53 

70 

75 

43 

59 

7 

64 

35 

50 

15 

47 

23 

35 

30 

33 

11 

22  43 

8 

85 

53 

69 

2 

86 

53 

70 

74 

43 

59 

7 

64 

35 

50 

16 

46 

22 

34 

31 

33 

11 

22  43 

9 

86 

53 

70 

86 

52 

69 

74 

43 

59 

8 

64 

35 

50 

16 

45 

21 

33 

32 

33 

11 

22  43 

10 

86 

53 

70 

86 

52 

69 

74 

42 

58 

8 

63 

34 

49 

16 

45 

20 

33 

32 

33 

10 

22  43 

11 

86 

54 

70 

85 

52 

69 

73 

42 

58 

8 

63 

34 

49 

17 

44 

20 

32 

33 

33 

10 

22  43 

12 

86 

54 

70 

85 

52 

69 

73 

42 

58 

9 

63 

34 

49 

17 

43 

20 

32 

34 

33 

10 

22  44 

13 

87 

54 

71 

85 

52 

69 

72 

41 

57 

9 

62 

34 

48 

17 

43 

19 

31 

34 

33 

10 

2  2  44 

14 

87 

54 

71 

85 

51 

68 

72 

41 

57 

10 

62 

34 

48 

17 

42 

19 

31 

35 

32 

10 

21  44 

15 

87 

54 

71 

84 

51 

68 

71 

40 

56 

10 

62 

33 

48 

17 

41 

18 

30 

35 

32 

10 

21  44 

16 

87 

54 

71 

84 

51 

68 

71 

40 

56 

10 

61 

33 

47 

18 

41 

17 

29 

36 

32 

10 

21  44 

17 

87 

54 

71 

84 

51 

68 

71 

40 

56 

10 

60 

32 

46 

18 

40 

17 

29 

36 

32 

10 

21  44 

18 

87 

54 

71 

84 

51 

68 

70 

40 

55 

10 

60 

32 

46 

19 

40 

17 

29 

37 

32 

9 

21  44 

19 

87 

54 

71 

83 

50 

67 

2 

70 

40 

55 

11 

59 

32 

46 

19 

39 

16 

28 

37 

32 

9 

21  44 

20 

87 

54 

71 

83 

50 

67 

2 

69 

39 

54 

11 

59 

31 

45 

20 

38 

15 

27 

38 

32 

9 

21  45 

21 

87 

54 

71 

0 

83 

49 

66 

2 

69 

39 

54 

11 

58 

31 

45 

20 

38 

15 

27 

39 

32 

9 

21  45 

22 

88 

54 

71 

0 

82 

49 

66 

2 

69 

39 

54 

12 

58 

31 

45 

21 

37 

15 

26 

39 

32 

9 

21  45 

23 

88 

54 

71 

0 

82 

49 

66 

2 

68 

38 

53 

12 

58 

30 

44 

21 

37 

14 

26 

39 

31 

9 

20  45 

24 

88 

54 

71 

0 

81 

49 

65 

3 

68 

38 

53 

12 

57 

30 

44 

22 

36 

14 

25 

40 

31 

9 

20  45 

25 

88 

54 

71 

0 

81 

48 

65 

3 

68 

38 

53 

13 

56 

29 

43 

22 

36 

14 

25 

40 

31 

8 

20  45 

26 

88 

54 

71 

0 

80 

48 

64 

3 

67 

37 

52 

13 

56 

29 

43 

23 

36 

13 

25 

40 

31 

8 

20  46 

27 

88 

54 

71 

0 

80 

48 

64 

3 

67 

37 

52 

13 

55 

28 

42 

23 

35 

13 

24 

41 

31 

8 

2  0  46 

28 

88 

54 

71 

0 

79 

47 

63 

4 

67 

37 

52 

14 

55 

28 

42 

24 

35 

13 

24 

41 

31 

8 

20  46 

29 

88 

54 

71 

0 

79 

47 

63 

4 

66 

37 

52 

14 

54 

27 

41 

25 

35 

12 

24 

41 

30 

8 

19  46 

30 

87 

54 

71 

0 

78 

46 

62 

5 

66 

37 

52 

14 

53 

27 

40 

25 

35 

12 

24 

42 

30 

7 

19  46 

31 

87 

54 

71 

0 

78 

46 

62 

5 

52 

26 

39 

26 

30 

7 

19  47 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

HELENA,  MONTANA 

Municipal  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

^IN 

IV  VG 

DAY 

MAX 

MIN 

HVG 

DAY 

1 

32 

11 

22 

44 

30 

9 

20 

46 

39 

17 

28 

37 

48 

25 

37 

29 

63 

37 

50 

15 

68 

43 

56 

10 

2 

31 

11 

21 

44 

30 

9 

20 

45 

39 

17 

28 

37 

49 

25 

37 

28 

64 

37 

51 

15 

68 

43 

56 

9 

3 

31 

10 

21 

44 

30 

10 

20 

45 

39 

17 

28 

37 

49 

25 

37 

28 

64 

37 

51 

15 

68 

43 

56 

9 

4 

30 

10 

20 

45 

30 

10 

20 

45 

39 

17 

28 

36 

50 

26 

38 

27 

64 

37 

51 

14 

68 

44 

56 

9 

5 

30 

9 

20 

45 

30 

10 

20 

45 

39 

18 

29 

36 

50 

26 

38 

27 

65 

38 

52 

14 

68 

44 

56 

9 

6 

30 

9 

20 

45 

31 

10 

21 

45 

40 

18 

29 

36 

51 

27 

39 

26 

65 

38 

52 

14 

68 

44 

56 

9 

7 

29 

9 

19 

46 

31 

10 

21 

44 

40 

18 

29 

36 

52 

27 

40 

26 

65 

38 

52 

14 

69 

45 

57 

9 

8 

29 

9 

19 

46 

31 

11 

21 

44 

40 

18 

29 

35 

52 

27 

40 

25 

65 

38 

52 

13 

69 

45 

57 

8 

9 

29 

9 

19 

46 

32 

11 

22 

44 

40 

19 

30 

35 

53 

28 

41 

25 

65 

39 

52 

13 

69 

45 

57 

8 

10 

29 

8 

19 

46 

32 

11 

22 

43 

41 

19 

30 

35 

53 

28 

41 

24 

65 

39 

52 

13 

70 

45 

58 

8 

11 

29 

8 

19 

46 

32 

12 

22 

43 

41 

19 

30 

35 

54 

29 

42 

24 

66 

39 

53 

13 

70 

46 

58 

8 

12 

29 

8 

19 

47 

33 

12 

23 

43 

41 

19 

30 

35 

54 

29 

42 

23 

66 

39 

53 

13 

70 

46 

58 

8 

13 

28 

8 

18 

47 

33 

12 

23 

43 

41 

19 

30 

34 

55 

29 

42 

22 

66 

39 

53 

12 

71 

46 

59 

8 

14 

28 

8 

18 

47 

33 

12 

23 

42 

42 

20 

31 

34 

56 

30 

43 

22 

66 

40 

5  3. 

12 

71 

46 

59 

7 

15 

28 

8 

18 

47 

34 

13 

24 

42 

42 

20 

31 

34 

56 

30 

43 

21 

66 

40 

53 

12 

71 

46 

59 

7 

16 

28 

8 

18 

47 

34 

13 

24 

42 

42 

20 

31 

34 

57 

31 

44 

21 

66 

40 

53 

12 

72 

47 

60 

7 

17 

28 

8 

18 

47 

34 

13 

24 

41 

42 

20 

31 

34 

57 

31 

44 

20 

66 

40 

53 

12 

72 

47 

60 

6 

18 

28 

8 

18 

47 

35 

14 

25 

41 

43 

20 

32 

33 

58 

32 

45 

20 

66 

40 

53 

12 

73 

47 

60 

6 

19 

28 

8 

18 

47 

35 

14 

25 

40 

43 

21 

32 

33 

58 

32 

45 

20 

66 

40 

53 

12 

73 

48 

61 

6 

20 

28 

7 

18 

48 

36 

14 

25 

40 

43 

21 

32 

33 

59 

32 

46 

19 

66 

41 

54 

12 

74 

48 

61 

5 

21 

28 

7 

18 

48 

36 

15 

26 

40 

44 

21 

33 

33 

59 

33 

46 

19 

66 

41 

54 

12 

74 

48 

61 

5 

22 

28 

7 

18 

48 

36 

15 

26 

39 

44 

21 

33 

32 

60 

33 

47 

19 

66 

41 

54 

11 

75 

48 

62 

5 

23 

28 

7 

18 

48 

37 

15 

26 

39 

44 

22 

33 

32 

60 

34 

47 

18 

67 

41 

54 

11 

75 

49 

62 

5 

24 

28 

8 

18 

47 

37 

15 

26 

39 

45 

22 

34 

32 

61 

34 

48 

18 

67 

41 

54 

11 

76 

49 

63 

4 

25 

28 

8 

18 

47 

37 

16 

27 

38 

45 

22 

34 

32 

61 

34 

48 

18 

67 

42 

55 

11 

77 

49 

63 

4 

26 

28 

8 

18 

47 

38 

16 

27 

38 

45 

22 

34 

31 

62 

35 

49 

17 

67 

42 

55 

11 

77 

49 

63 

4 

27 

28 

8 

18 

47 

38 

16 

27 

37 

46 

23 

35 

31 

62 

35 

49 

17 

67 

42 

55 

11 

78 

49 

64 

3 

28 

28 

8 

18 

47 

39 

17 

28 

37 

46 

23 

35 

31 

62 

36 

49 

16 

67 

42 

55 

11 

78 

50 

64 

3 

29 

28 

8 

18 

46 

47 

24 

36 

30 

63 

36 

50 

16 

67 

42 

55 

10 

79 

50 

65 

3 

30 

29 

8 

19 

46 

Feb.  i~i 

val 

Feb. 

ues 

28 

47 

24 

36 

30 

63 

36 

50 

16 

67 

43 

55 

10 

79 

50 

65 

3 

31 

29 

9 

19 

46 

same  as 

48 

24 

36 

29 

67 

43 

55 

10 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

80 

50 

65 

3 

85 

52 

69 

0 

77 

46 

62 

5 

65 

37 

51 

14 

50 

26 

38 

27 

37 

17 

27 

38 

2 

80 

51 

66 

3 

85 

52 

69 

0 

76 

45 

61 

6 

65 

37 

51 

14 

50 

26 

38 

27 

36 

17 

27 

38 

3 

81 

51 

66 

3 

85 

52 

69 

0 

76 

45 

61 

6 

64 

36 

50 

14 

49 

26 

38 

28 

36 

16 

26 

39 

4 

82 

51 

67 

2 

85 

52 

69 

0 

76 

45 

61 

6 

64 

36 

50 

15 

48 

25 

37 

28 

36 

16 

26 

39 

5 

82 

52 

67 

2 

85 

52 

69 

0 

75 

44 

60 

7 

64 

36 

50 

15 

48 

25 

37 

29 

36 

16 

26 

39 

6 

82 

52 

67 

2 

85 

52 

69 

0 

75 

44 

60 

7 

63 

36 

50 

15 

47 

24 

36 

29 

36 

16 

26 

39 

7 

83 

52 

68 

2 

85 

52 

69 

74 

44 

59 

7 

63 

35 

49 

16 

46 

24 

35 

30 

35 

16 

26 

39 

8 

83 

52 

68 

2 

84 

52 

68 

74 

44 

59 

8 

62 

35 

49 

16 

46 

23 

35 

31 

35 

15 

25 

40 

9 

84 

52 

68 

2 

84 

52 

68 

73 

43 

58 

8 

62 

35 

49 

17 

45 

23 

34 

31 

35 

15 

25 

40 

10 

84 

52 

68 

84 

52 

68 

73 

43 

58 

8 

62 

34 

48 

17 

45 

22 

34 

31 

35 

15 

25 

40 

11 

84 

52 

68 

84 

51 

68 

73 

43 

58 

8 

61 

34 

48 

17 

45 

22 

34 

32 

35 

15 

25 

40 

12 

85 

52 

69 

84 

51 

68 

72 

42 

57 

9 

61 

34 

48 

18 

44 

22 

33 

32 

35 

15 

25 

40 

13 

85 

52 

69 

83 

51 

67 

72 

42 

57 

9 

61 

33 

47 

18 

43 

21 

32 

33 

35 

15 

25 

40 

14 

85 

52 

69 

83 

51 

67 

71 

42 

57 

9 

60 

33 

47 

18 

42 

21 

32 

33 

34 

15 

25 

40 

15 

85 

53 

69 

83 

51 

67 

71 

41 

56 

9 

60 

33 

47 

19 

42 

21 

32 

34 

34 

15 

25 

41 

16 

85 

53 

69 

83 

51 

67 

71 

41 

56 

10 

59 

33 

46 

19 

41 

20 

31 

34 

34 

14 

24 

41 

17 

85 

53 

69 

83 

50 

67 

2 

70 

41 

56 

10 

58 

32 

45 

19 

41 

20 

31 

35 

34 

14 

24 

41 

18 

85 

53 

69 

82 

50 

66 

2 

70 

40 

55 

10 

58 

32 

45 

20 

41 

20 

31 

35 

34 

14 

24 

41 

19 

86 

53 

70 

82 

50 

66 

2 

69 

40 

55 

11 

58 

31 

45 

20 

40 

19 

30 

35 

34 

14 

24 

41 

20 

86 

53 

70 

0 

82 

50 

66 

2 

69 

40 

55 

11 

57 

31 

44 

21 

40 

19 

30 

36 

34 

14 

24 

41 

21 

86 

53 

70 

0 

81 

49 

65 

3 

68 

39 

54 

12 

57 

31 

44 

21 

39 

19 

29 

36 

34 

13 

24 

42 

22 

86 

53 

70 

0 

81 

49 

65 

3 

68 

39 

54 

12 

56 

31 

44 

21 

39 

18 

29 

36 

33 

13 

23 

42 

23 

86 

53 

70 

0 

81 

49 

65 

3 

68 

39 

54 

12 

56 

30 

43 

22 

39 

18 

29 

37 

33 

13 

23 

42 

24 

86 

53 

70 

0 

80 

49 

65 

3 

68 

39 

54 

13 

55 

30 

43 

22 

38 

18 

28 

37 

33 

13 

23 

42 

25 

86 

53 

70 

0 

80 

48 

64 

3 

67 

38 

53 

13 

54 

29 

42 

23 

38 

18 

28 

37 

33 

13 

23 

42 

26 

86 

53 

70 

0 

79 

48 

64 

4 

67 

38 

53 

13 

54 

29 

42 

24 

38 

17 

28 

37 

33 

13 

23 

42 

27 

86 

53 

70 

0 

79 

48 

64 

4 

66 

38 

52 

13 

54 

29 

42 

24 

37 

17 

27 

38 

33 

12 

23 

43 

28 

86 

53 

70 

0 

79 

47 

63 

4 

66 

37 

52 

14 

53 

28 

41 

25 

37 

17 

27 

38 

32 

12 

22 

43 

29 

86 

52 

69 

0 

78 

47 

63 

4 

65 

37 

51 

14 

52 

28 

40 

25 

37 

17 

27 

38 

32 

12 

22 

43 

30 

86 

52 

69 

0 

77 

46 

62 

5 

65 

37 

51 

14 

52 

27 

40 

26 

37 

17 

27 

38 

32 

12 

22 

43 

31 

86 

52 

69 

0 

77 

46 

62 

5 

51 

27 

39 

26 

32 

11 

22 

44 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bas«d  on  1931  -  1960  Data 

KALISPELL,  MONTANA 

Flathead  County  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

26 

11 

19 

46 

28 

9 

19 

46 

37 

15 

26 

39 

46 

24 

35 

29 

63 

36 

50 

16 

67 

42 

55  10 

2 

26 

11 

19 

46 

28 

10 

19 

46 

37 

15 

26 

39 

47 

25 

36 

29 

63 

36 

50 

16 

67 

43 

55  10 

3 

26 

11 

19 

46 

28 

10 

19 

46 

37 

16 

27 

39 

47 

25 

36 

29 

63 

36 

50 

15 

67 

43 

55  10 

4 

2  6 

10 

18 

47 

28 

10 

19 

46 

37 

16 

27 

38 

48 

25 

37 

28 

64 

36 

50 

15 

67 

43 

55  10 

5 

26 

10 

18 

47 

29 

10 

20 

46 

37 

16 

27 

38 

48 

26 

37 

28 

64 

37 

51 

15 

68 

43 

56   9 

6 

26 

10 

18 

47 

29 

10 

20 

45 

38 

16 

27 

38 

49 

26 

38 

28 

64 

37 

51 

15 

68 

44 

56   9 

7 

26 

10 

18 

47 

29 

10 

20 

45 

38 

17 

28 

38 

49 

26 

38 

27 

64 

37 

51 

14 

68 

44 

56   9 

8 

26 

9 

18 

47 

30 

11 

21 

45 

38 

17 

28 

37 

50 

27 

39 

27 

64 

37 

51 

14 

69 

44 

57   9 

9 

26 

9 

18 

47 

30 

11 

21 

45 

3R 

17 

28 

37 

50 

27 

39 

26 

65 

37 

51 

14 

69 

44 

57   8 

10 

26 

9 

18 

48 

30 

11 

21 

44 

39 

17 

28 

37 

51 

28 

40 

26 

65 

38 

52 

14 

69 

45 

57   8 

11 

25 

9 

17 

48 

31 

11 

21 

44 

39 

18 

29 

37 

52 

28 

40 

25 

65 

38 

52 

14 

70 

45 

58   8 

12 

25 

9 

17 

48 

31 

11 

21 

44 

39 

18 

29 

37 

53 

29 

41 

24 

65 

38 

52 

13 

70 

45 

58   8 

13 

25 

9 

17 

48 

31 

11 

21 

43 

39 

18 

29 

36 

53 

29 

41 

24 

65 

38 

52 

13 

70 

45 

58   7 

14 

25 

9 

17 

48 

32 

12 

22 

43 

39 

18 

29 

36 

54 

29 

42 

23 

65 

38 

52 

13 

71 

46 

59   7 

15 

25 

9 

17 

48 

32 

12 

22 

43 

40 

19 

30 

36 

54 

30 

42 

23 

65 

39 

52 

13 

71 

46 

59   7 

16 

25 

8 

17 

48 

33 

12 

23 

42 

40 

19 

30 

36 

55 

30 

43 

22 

65 

39 

52 

13 

71 

46 

59   7 

17 

25 

8 

17 

49 

33 

12 

23 

42 

40 

19 

30 

35 

56 

31 

44 

22 

66 

39 

53 

12 

72 

46 

59   7 

18 

25 

8 

17 

49 

33 

13 

23 

42 

40 

20 

30 

35 

56 

31 

44 

22 

66 

39 

53 

12 

72 

46 

59   6 

19 

25 

8 

17 

49 

34 

13 

24 

42 

41 

20 

31 

35 

57 

31 

44 

21 

66 

39 

53 

12 

72 

47 

60   6 

20 

25 

8 

17 

49 

34 

13 

24 

42 

41 

20 

31 

34 

57 

32 

45 

20 

66 

40 

53 

12 

73 

47 

60   6 

21 

25 

8 

17 

49 

34 

13 

24 

41 

41 

21 

31 

34 

58 

32 

45 

20 

66 

40 

53 

12 

73 

47 

60   6 

22 

25 

8 

17 

49 

35 

13 

24 

41 

42 

21 

32 

34 

59 

33 

46 

19 

66 

40 

53 

12 

74 

47 

61   6 

23 

25 

8 

17 

48 

35 

14 

25 

41 

42 

21 

32 

33 

59 

33 

46 

19 

66 

40 

53 

12 

74 

47 

61   5 

24 

26 

8 

17 

48 

35 

14 

25 

41 

42 

22 

32 

33 

60 

33 

47 

18 

66 

41 

54 

12 

75 

47 

61   5 

25 

26 

9 

18 

48 

35 

14 

25 

40 

43 

22 

33 

33 

60 

34 

47 

18 

66 

41 

54 

11 

75 

48 

62   5 

26 

26 

9 

18 

48 

36 

14 

25 

40 

43 

22 

33 

32 

61 

34 

48 

18 

66 

41 

54 

11 

76 

48 

62   4 

27 

26 

9 

18 

48 

36 

15 

26 

40 

43 

23 

33 

32 

61 

34 

48 

18 

66 

41 

54 

11 

76 

48 

62   4 

28 

26 

9 

18 

48 

36 

15 

26 

39 

44 

23 

34 

31 

62 

35 

49 

17 

67 

42 

55 

11 

77 

48 

63   4 

29 

26 

9 

18 

47 

44 

23 

34 

31 

62 

35 

49 

17 

67 

42 

55 

10 

77 

48 

63   4 

30 

27 

9 

18 

47 

Feb.  zy 

val 

ues 

45 

24 

35 

31 

62 

35 

49 

17 

67 

42 

55 

10 

78 

48 

63   3 

31 

27 

9 

18 

47 

same  as 

Feb. 

28 

45 

24 

35 

30 

67 

42 

55 

10 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

79 

48 

64 

3 

83 

48 

66 

75 

42 

59 

7 

62 

36 

49 

16 

45 

24 

35 
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79 

0 

90 

63 

77 

0 

80 
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3 

68 

38 

53 

13 

49 

23 

36 

29 

39 

16 

28  37 

21 

93 

65 

79 

0 

89 

62 

76 

0 

79 

50 
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4 
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52 

14 
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23 

36 

29 

39 

16 

28  37 

22 

93 
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0 
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14 
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22 
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0 

89 
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0 
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64 

4 
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36 

51 

15 

47 

22 

35 

31 

38 

16 

27  38 

24 

93 

65 

79 

0 

89 

62 

76 

0 

78 

49 

64 

4 

65 

36 

51 

15 

47 

22 

35 

31 

38 

16 

27  38 

25 

93 

65 

79 

0 

88 

61 

75 

0 

78 

48 

63 

5 

65 

35 

50 

16 

46 

21 

34 

32 

38 

15 
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93 

65 

79 

0 

88 

61 
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0 

78 
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63 

5 
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35 

50 

16 
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21 

34 

32 

38 

15 
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27 

93 
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0 

88 
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0 
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17 
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38 
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17 

45 
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33 

32 

38 

15 

27  38 

29 

93 

65 

79 

0 

87 

60 

74 

0 

77 

47 

62 

5 

62 

33 

48 

18 

45 

20 

33 

33 

37 

15 

26  39 

30 

93 

65 

79 

0 

87 

59 

73 

0 

76 

46 

61 

6 

61 

33 

47 

18 

45 

20 

33 

33 

37 

15 

26  39 

31 

93 

65 

79 

0 

86 

59 

73 

0 

60 

32 

46 

19 

37 

14 

26  39 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

LINCOLN,  NEBRASKA 

Nebraska  Hall 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

36 

18 

27 

38 

34 

16 

25 

40 

42 

23 

33 

32 

55 

34 

45 

21 

70 

46 

58 

8 

79 

57 

68 

3 

2 

35 

18 

27 

39 

34 

16 

25 

40 

43 

24 

34 

32 

56 

34 

45 

20 

70 

46 

58 

8 

79 

57 

68 

3 

3 

35 

18 

27 

39 

35 

16 

26 

39 

43 

24 

34 

31 

56 

35 

46 

19 

70 

47 

59 

8 

80 

57 

69 

2 

4 

3'5 

18 

27 

39 

35 

17 

26 

39 

44 

24 

34 

31 

57 

35 

46 

19 

71 

47 

59 

7 

80 

58 

69 

2 

5 

35 

18 

27 

39 

35 

17 

26 

39 

44 

25 

35 

31 

58 

36 

47 

18 

71 

47 

59 

7 

80 

58 

69 

2 

6 

35 

17 

26 

39 

36 

17 

27 

38 

44 

25 

35 

30 

58 

36 

47 

18 

71 

48 

60 

7 

81 

59 

70 

2 

7 

35 

17 

26 

39 

36 

17 

27 

38 

45 

25 

35 

30 

59 

37 

48 

17 

71 

48 

60 

7 

81 

59 

70 

2 

8 

35 

17 

26 

39 

36 

17 

27 

38 

45 

26 

36 

30 

60 

37 

49 

17 

72 

48 

60 

7 

82 

59 

71 

2 

9 

34 

17 

26 

40 

36 

18 

27 

38 

45 

26 

36 

29 

60 

37 

49 

16 

72 

49 

61 

7 

82 

60 

71 

2 

10 

34 

17 

26 

40 

37 

18 

28 

38 

46 

26 

36 

29 

61 

38 

50 

16 

72 

49 

61 

6 

82 

60 

71 

2 

11 

34 

17 

26 

40 

37 

18 

28 

37 

46 

27 

37 

29 

61 

38 

50 

16 

72 

49 

61 

6 

83 

60 

72 

12 

34 

17 

26 

40 

37 

18 

28 

37 

46 

27 

37 

28 

62 

39 

51 

15 

73 

50 

62 

6 

83 

61 

72 

13 

34 

16 

25 

40 

37 

19 

28 

37 

47 

27 

37 

28 

62 

39 

51 

15 

73 

50 

62 

6 

83 

61 

72 

14 

34 

16 

25 

40 

38 

19 

29 

37 

47 

28 

38 

28 

63 

40 

52 
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62 
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38 
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40 

52 

14 
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62 

6 

84 

62 

73 

16 

33 

16 

25 

40 

38 

20 

29 

36 

48 

28 

38 

27 

64 

41 

53 

13 

74 

51 

63 

5 

85 

62 

74 

17 

33 

16 

25 

40 

39 

20 

30 
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48 

28 

38 
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5 

85 

63 
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30 

35 

49 

29 

39 

26 

66 

42 

54 

11 

74 

52 

63 

5 

86 

63 
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0 

20 

33 

15 

24 
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40 

21 

31 

35 

49 

29 

3  9 

26 

66 

42 

54 

11 

75 
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5 

86 
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21 

33 

15 

24 

41 

40 

21 

31 

35 

50 

30 

40 

25 

67 

43 

55 

10 

75 

53 

64 

5 

87 

64 

76 

0 

22 

33 

15 

24 

41 

40 

21 

31 

34 

50 

30 

40 

25 

67 

43 

55 

10 

75 

53 

64 

5 

87 

64 

76 

0 

23 

33 

15 

24 

41 

41 

22 

32 

34 

'5  0 

30 

40 

24 

67 

43 

55 

10 

76 

53 

65 

4 

87 

64 

76 

0 

24 

33 

15 

24 

41 

41 

22 

32 

34 

51 

31 

41 

24 

68 

44 

56 

9 

76 

54 

65 

4 

88 

65 

77 

0 

25 

34 

15 

25 

40 

41 

22 

32 

33 

51 

31 

41 

24 

68 

44 

56 

9 

77 

54 

66 

4 

88 

65 

77 

0 

26 

34 

15 

25 

40 

42 

23 

33 

33 

52 

31 

42 

23 

69 

45 

57 

8 

77 

54 

66 

4 

88 

65 

77 

0 

27 

34 

15 

25 

40 

42 

23 

33 

33 

52 

32 

42 

23 

69 

45 

57 

8 

77 

55 

66 

4 

89 

65 

77 

0 

28 

34 

16 

25 

40 

42 

23 

33 

32 

53 

32 

43 

23 

69 

45 

57 
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78 

55 

67 

4 

89 

65 

77 

0 

29 

34 

16 

25 

40 

Feb.  29 

val 
Feb. 

53 

32 

43 

23 

70 

46 

58 

8 

78 

55 

67 
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89 

66 

78 

0 

30 

34 

16 

25 

40 

ues 
28 

54 

33 

44 

22 

70 

46 

58 

8 

78 

56 

67 

3 

90 

66 

78 

0 

31 

34 

16 

25 

40 

S3IQ6  as 

55 

33 

44 

21 

79 

56 

68 

3 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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AVG 

DAY 

1 

90 

66 

78 

0 

92 

69 

81 

0 

85 

61 

73 

76 

50 

63 

5 

60 

37 

49 

17 

44 

25 

35 

31 

2 

90 

66 

78 

0 

92 

69 

81 

0 

84 

61 

73 

75 

50 

63 

5 

59 

36 

48 

18 

44 

25 

35 

31 

3 

91 

66 

79 

0 

92 

69 

81 

0 

84 

61 

73 

75 

50 

63 

5 

58 

36 

47 

18 

43 

24 

34 

31 

4 

91 

67 

79 

0 

92 

68 

80 

0 

84 

60 

72 

75 

49 

62 

5 

57 

35 

46 

19 

43 

24 

34 

32 

5 

91 

67 

79 

0 

92 

68 

80 

0 

84 

60 

72 

74 

49 

62 

6 

57 

35 

46 

19 

43 

24 

34 

32 

6 

91 

67 

79 

0 

92 

68 

80 

0 

83 

60 

72 

74 

49 

62 

6 

56 

34 

45 

20 

42 

24 

33 

32 

7 

91 

67 

79 

0 

91 

68 

80 

0 

83 

59 

71 

74 

48 

61 

6 

56 

34 

45 

20 

42 

23 

33 

32 

8 

92 

67 

80 

0 

91 

68 

80 

0 

83 

59 

71 

73 

48 

61 

6 

55 

33 

44 

21 

42 

23 

33 

32 

9 

92 

67 

80 

0 

91 

68 

80 

0 

82 

58 

70 

2 

73 

48 

61 

6 

54 

33 

44 

21 

41 

23 

32 

33 

10 

92 

67 

80 

0 

91 

68 

80 

0 

82 

58 

70 

2 

72 

47 

60 

7 

54 

32 

43 

22 

41 

23 

32 

33 

11 

92 

68 

80 

0 

91 

68 

80 

0 

82 

58 

70 

2 

72 

47 

60 

7 

53 

32 

43 

22 

41 

22 

32 

33 

12 

92 

68 

80 

0 

90 

67 

79 

0 

82 

57 

70 

2 

71 

46 

59 

8 

53 

31 

42 

23 

40 

22 

31 

33 

13 

92 

68 

80 

0 

90 

67 

79 

0 

81 

57 

69 

2 

71 

46 

59 

8 

52 

31 

42 

23 

40 

22 

31 

34 

14 

92 

68 

80 

0 

90 

67 

79 

0 

81 

56 

69 

2 

70 

45 

58 

9 

52 

30 

41 

24 

40 

22 

31 

34 

15 

93 

68 

81 

0 

90 

67 

79 

0 

81 

56 

69 

2 

70 

45 

58 

9 

51 

30 

41 

24 

40 

22 

31 

34 

16 

93 

68 

81 

0 

90 

66 

78 

0 

80 

56 

68 

3 

69 

45 

57 

9 

51 

30 

41 

25 
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30 

34 
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0 
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69 
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93 

68 

81 
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89 

66 

78 
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80 
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68 
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69 

44 

57 
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29 

40 

26 

39 

21 

30 

35 

19 

93 

68 

81 

0 

89 

66 

78 

0 

80 

55 

68 

3 

68 

43 

56 

11 

49 

29 

39 

26 

39 

21 

30 

35 

20 

93 

68 

81 

0 

88 

65 

77 

0 

79 

54 

67 

3 

68 

41 

56 

11 

49 

28 

39 

26 

38 

21 

30 

35 

21 

93 

68 

81 

0 

88 

65 

77 

0 

79 

54 

67 

3 

67 

42 

55 

11 

48 

28 

38 

27 

38 

21 

30 

35 

22 

93 

68 

81 

0 

88 

65 

77 

0 

79 
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3 

66 

42 

54 

12 

48 

28 
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20 

29 

36 

23 

93 

69 

81 

0 

88 

65 

77 

0 

78 

53 

66 

3 

66 

41 

54 

12 

47 

27 

37 

27 

38 

20 
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36 

24 

93 
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0 
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0 
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3 
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41 
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20 
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93 
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0 
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64 

76 

0 

78 

52 

65 

4 
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40 
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13 

46 

26 

36 

28 

37 

20 

29 

37 

26 

93 

69 

81 

0 

86 

64 

75 

77 

52 

65 

4 

64 

40 

52 

14 

46 

26 

36 

29 

37 

20 
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27 

93 
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0 
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77 

52 
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52 

14 

45 
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29 

37 

20 
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28 

93 

69 

81 

0 

86 

63 

75 

77 

51 

64 

4 

63 

39 

51 

15 

45 

26 

36 

30 

36 

19 

28 

37 

29 

93 

69 

81 

0 

86 

63 

75 

76 

51 

64 

5 

62 

38 

50 

15 

44 

25 

35 

31 

36 

19 

28 

38 

30 

93 

69 

81 

0 

85 

62 

74 

76 

50 

63 

5 

61 

38 

50 

16 

44 

25 

35 

31 

36 

19 

28 

38 

31 

93 

69 

81 

0 

85 

62 

74 

60 

37 

49 

17 

36 

19 

28 

38 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

NORFOLK,  NEBRASKA 

Karl  Stefan  Field 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

32 

11 

22 

43 

29 

8 

19 

47 

38 

18 

28 

37 

51 

30 

41 

24 

68 

44 

56 

10 

76 

55 

66 

4 

2 

32 

11 

22 

43 

29 

9 

19 

46 

38 

19 

29 

37 

51 

31 

41 

24 

68 

44 

56 

10 

77 

55 

66 

4 

3 

32 

11 

22 

43 

30 

9 

20 

46 

38 

19 

29 

36 

52 

31 

42 

23 

68 

44 

56 

10 

77 

55 

66 

4 

4 

32 

10 

21 

44 

30 

9 

20 

46 

39 

19 

29 

36 

53 

32 

43 

22 

69 

45 

57 

10 

77 

56 

67 

3 

5 

32 

10 

21 

44 

30 

9 

20 

45 

39 

20 

30 

36 

53 

32 

43 

22 

69 

45 

57 

10 

78 

56 

67 

3 

6 

31 

10 

21 

44 

30 

10 

20 

45 

39 

20 

30 

35 

54 

33 

44 

21 

69 

45 

57 

10 

78 

57 

68 

3 

7 

31 

10 

21 

44 

31 

10 

21 

45 

40 

20 

30 

35 

55 

33 

44 

21 

69 

46 

58 

9 

79 

57 

68 

2 

8 

31 

9 

20 

45 

31 

10 

21 

44 

40 

21 

31 

35 

55 

34 

45 

20 

70 

46 

58 

9 

79 

57 

68 

2 

9 

31 

9 

20 

45 

31 

11 

21 

44 

40 

21 

31 

34 

56 

34 

45 

19 

70 

46 

58 

9 

79 

58 

69 

2 

10 

31 

9 

20 

45 

32 

11 

22 

44 

41 

21 

31 

34 

57 

35 

46 

19 

70 

47 

59 

8 

80 

58 

69 

11 

31 

9 

20 

45 

32 

11 

22 

43 

41 

22 

32 

34 

57 

35 

46 

19 

70 

47 

59 

8 

80 

58 

69 

12 

30 

9 

20 

45 

32 

12 

22 

43 

41 

22 

32 

34 

58 

35 

47 

18 

71 

47 

59 

8 

81 

59 

70 

13 

30 

9 

20 

45 

33 
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23 

43 
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32 

33 
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47 
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17 

71 

48 
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8 
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71 

15 

30 

8 

19 
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33 
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42 
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33 
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30 
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19 

46 

34 

13 

24 

42 

43 

23 

33 

32 

60 

37 

49 

16 

71 

49 

60 

7 

82 

60 

71 

17 

30 

8 

19 

46 

34 

13 

24 

41 

43 

24 

34 

32 

61 

38 

50 

15 

72 

49 

61 

7 

83 

60 

72 

18 

30 

8 

19 

46 

34 

14 

24 

41 

44 

24 

34 

31 

62 

38 

50 

15 

72 

49 
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7 
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19 
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38 
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63 

6 

86 
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26 

29 

8 

19 

47 

37 

17 

27 

38 

47 

27 

37 

28 

66 

42 

54 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

NORTH  PLATTE,  NEBRASKA 

Lee  Bird  Field 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bas«d  on  1931  -  1960  Data 

OMAHA,  NEBRASKA 

Eppley  Airfield 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bas«d  on  1931  -  1960  Data 

OMAHA,  NEBRASKA 

North  Omaha  Airport 
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73 

46 

60 

8 

92 

63 

78 

0 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

t 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 
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MIN 
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MIN 

AVG 
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MAX 

MIN 

AVG 
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MAX 
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1 
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74 
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0 
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76 
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100 

70 

85 

0 

88 

59 

74 

0 

73 

46 

60 

7 

60 

35 

48 

18 

2 

104 

74 

89 

0 

103 

75 

89 

0 

100 

70 

85 

0 

88 

59 

74 

0 

73 

46 

60 

7 

60 

35 

48 

18 

3 

104 

75 

90 

0 

103 

75 

89 

0 

100 

70 

85 

0 

87 

59 

73 

0 

72 

45 

59 

8 

59 

34 

47 

18 

4 

104 

75 

90 

0 

103 

75 

89 

0 

99 

70 

85 

0 

87 

58 

73 

0 

71 

45 

58 

8 

59 

34 

47 

18 

5 

104 

75 

90 

0 

103 

75 

89 

0 

99 

69 

84 

0 

86 

58 

72 

0 

71 

44 

58 

8 

59 

34 

47 

19 

6 

104 

76 

90 

0 

103 

75 

89 

0 

99 

69 

84 

0 

86 

57 

72 

70 

44 

57 

9 

59 

34 

47 

19 

7 

105 

76 

91 

0 

103 

75 

89 

0 

99 

69 

84 

0 

86 

57 

72 

70 

43 

57 

9 

58 

34 

46 
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98 
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85 
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71 

69 

43 

56 

10 

58 

33 

46 

19 

9 

105 

76 

91 

0 

103 

75 

89 

0 

98 

68 

83 

0 

85 

56 

71 

68 

42 

55 

10 

58 

33 

46 

19 

10 

105 

76 

91 

0 

103 

74 

89 

0 

98 

68 

83 

0 

84 

56 

70 

68 

42 

55 

11 

58 

33 

46 

19 

11 

105 

76 

91 

0 

103 

74 

89 

0 

97 

67 

82 

0 

83 

55 

69 

67 

41 

54 

11 

58 

33 

46 

19 

12 

105 

76 

91 

0 

103 

74 

89 

0 

97 

67 

82 

0 

83 

55 

69 

67 

41 

54 

11 

58 

33 

46 

19 

13 

105 

76 

91 

0 

102 

74 

88 

0 

96 

67 

82 

0 

82 

54 

68 

2 

67 

41 

54 

11 

57 

33 

45 

20 

14 

105 

76 

91 

0 

102 

74 

88 

0 

96 

66 

81 

0 

82 

54 

68 

2 

66 

40 

53 

12 

57 

33 

45 

20 

15 

105 

76 

91 

0 

102 

74 

88 

0 

96 

66 

81 

0 

81 

54 

68 

2 

66 

40 

53 

12 

57 

33 

45 

20 

16 

105 

76 

91 

0 

102 

74 

88 

0 

95 

66 

81 

0 

81 

53 

67 

2 

66 

40 

53 

12 

57 

33 

45 

20 

17 

105 

76 

91 

0 

102 

73 

88 

0 

95 

65 

80 

0 

81 

53 

67 

2 

65 

39 

52 

13 

57 

33 

45 

20 

18 

105 

76 

91 

0 

102 

73 

88 

0 

95 

65 

80 

0 

80 

52 

66 

2 

65 

39 

52 

13 

57 

33 

45 

20 

19 

105 

76 

91 

0 

102 

73 

88 

0 

94 

65 

80 

0 

80 

52 

66 

3 

64 

38 

51 

14 

57 

32 

45 

21 

20 

105 

76 

91 

0 

102 

73 

88 

0 

94 

64 

79 

0 

79 

51 

65 

3 

64 

38 

51 

14 

56 

32 

44 

21 

21 

105 

76 

91 

0 

102 

73 

88 

0 

93 

64 

79 

0 

79 

51 

65 

3 

63 

37 

50 

15 

56 

32 

44 

21 

22 

104 

76 

90 

0 

102 

73 

88 

0 

93 

63 

78 

0 

78 

51 

65 

3 

63 

37 
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15 

56 

32 

44 

21 

23 

104 

76 

90 

0 
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72 
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0 

92 
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0 
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4 

63 
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56 

32 

44 

21 

24 

104 

76 

90 

0 
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72 
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0 

92 

63 

78 

0 

77 

50 

64 

4 

62 

37 

50 

16 

56 

32 

44 

21 

25 

104 

76 

90 

0 
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72 

87 

0 

92 

62 

77 

0 

77 

49 

63 

4 

62 

36 

49 

16 

56 

32 

44 

21 

26 

104 

76 

90 

0 
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72 

87 

0 

91 

62 

77 

0 

76 

49 

63 

4 

62 

36 

49 

16 

56 

32 

44 

21 

27 

104 

76 

90 

0 

101 

72 

87 

0 

91 

61 

76 

0 

76 

48 

62 

5 

61 

36 

49 

17 

56 

32 

44 

21 

28 

104 

76 

90 

0 

101 

71 

86 

0 

90 

61 

76 

0 

75 

48 

62 

5 

61 

35 

48 

17 

56 

32 

44 

21 

29 

104 

76 

90 

0 

100 

71 

86 

0 

90 

60 

75 

0 

75 

47 

61 

5 

61 

35 

48 

17 

56 

32 

44 

21 

30 

104 

76 

90 

0 
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71 

86 
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89 

60 

75 

0 
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61 

6 
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48 
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55 

32 

44 

21 

31 

104 

76 

90 

0 

100 

71 

86 

0 

74 

47 

61 

6 

55 

32 

44 

21 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

RENO,  NEVADA 


Munici 

pal  Airp 

ort 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

D£G 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

47 

16 

32 

34 

48 

19 

34 

31 

54 

23 

39 

26 

61 

26 

44 

22 

70 

33 

52 

14 

76 

36 

56  10 

2 

47 

16 

32 

34 

48 

19 

34 

31 

55 

23 

39 

26 

61 

26 

44 

21 

70 

33 

52 

14 

76 

36 

56   9 

3 

47 

16 

32 

34 

48 

20 

34 

31 

55 

24 

40 

26 

61 

21 

44 

21 

70 

33 

52 

14 

77 

36 

57   9 

4 

47 

16 

32 

34 

48 

20 

34 

31 

55 

24 

40 

26 

62 

27 

45 

21 

70 

33 

52 

14 

77 

36 

57   9 

5 

47 

16 

32 

34 

49 

20 

35 

31 

55 

24 

40 

26 

62 

27 

45 

21 

70 

33 

52 

14 

77 

36 

57   9 

6 

47 

16 

32 

^4 

49 

20 

35 

31 

55 

24 

40 

25 

62 

27 

45 

20 

71 

33 

52 

13 

78 

36 

57   9 

7 

47 

lb 

32 

34 

49 

20 

35 

31 

56 

24 

40 

25 

63 

28 

46 

20 

71 

33 

52 

13 

78 

37 

58   8 

8 

46 

16 

31 

34 

49 

20 

35 

30 

56 

24 

40 

25 

63 

28 

46 

20 

71 

33 

52 

13 

78 

37 

58   8 

9 

46 

17 

32 

33 

49 

21 

35 

30 

56 

24 

40 

25 

63 

28 

46 

19 

71 

34 

53 

13 

79 

37 

58   8 

10 

46 

17 

32 

33 

50 

21 

36 

30 

56 

24 

40 

25 

64 

28 

46 

19 

71 

34 

53 

13 

79 

37 

58   8 

11 

46 

17 

32 

33 

50 

21 

36 

30 

56 

24 

40 

25 

64 

29 

47 

19 

72 

34 

53 

12 

79 

38 

59   7 

12 

46 

17 

32 

33 

50 

21 

36 

30 

56 

24 

40 

25 

64 

29 

47 

18 

72 

34 

53 

12 

80 

38 

59   7 

13 

46 

17 

32 

33 

50 

21 

36 

29 

57 

24 

41 

25 

65 

29 

47 

18 

72 

34 

53 

12 

80 

38 

59   7 

14 

46 

17 

32 

33 

51 

21 

36 

29 

57 

24 

4] 

25 

65 

29 

47 

18 

72 

34 

53 

12 

81 

38 

60   7 

15 

46 

17 

32 

33 

51 

22 

37 

29 

57 

24 

41 

24 

65 

29 

47 

17 

72 

34 

53 

12 

81 

39 

60   6 

16 

46 

17 

32 

33 

51 

22 

37 

29 

57 

24 

41 

24 

66 

30 

48 

17 

72 

34 

53 

12 

81 

39 

60   6 

17 

46 

17 

32 

33 

51 

22 

37 

28 
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25 

41 

24 

66 

30 

48 

17 

73 

34 

54 

12 

82 

39 

61   6 

18 

46 

17 

32 

33 
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22 

37 

28 

58 

25 
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17 

73 

34 

54 

12 

82 
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17 

32 

33 

52 

22 
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25 
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67 
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35 

54 
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83 

40 

62   5 

22 

47 

18 

33 

33 

53 

23 

38 

27 

58 

25 

42 

23 

68 

31 

50 

16 

74 

35 

55 

11 

84 

40 

62   5 

23 

47 

18 

33 

33 

53 

23 

38 

27 

59 

25 

42 

23 

68 

31 
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11 

85 
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33 

32 

53 

23 
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27 
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23 
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15 
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11 

85 

41 
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47 

18 

33 

32 

54 

23 

39 

26 

59 

25 

42 

22 

69 

32 

51 

15 

74 

35 

55 

11 

85 

41 
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27 

47 

18 

33 

32 

54 

23 

39 

26 

59 

26 

43 

22 

69 

32 

51 

15 

75 

35 

55 

11 

86 

42 

64   4 

28 

47 

19 

33 

32 

54 

23 

39 

26 

60 

26 

43 

22 

69 

32 

51 

14 
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55 

10 
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42 
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32 

Feb.  29 
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Feb. 
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43 

22 

69 

32 
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14 

75 

36 

56 

10 

87 
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30 
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32 

lame  a  c 

28 

60 
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32 
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SEPTEMBER 
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NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 
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TEMPERATURE 
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TEMPERATURE 
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DAY 
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MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 
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88 

43 

66 

3 

93 

45 

69 

2 

87 

40 

64 

4 

78 

34 

56 

9 

64 

24 

44 

21 

52 

18 

35  30 

2 

88 

43 

66 

3 

92 

45 

69 

2 

87 

40 

64 

4 

77 

34 

56 

10 

63 

24 

44 

21 

52 

18 

35  30 

3 

89 

43 

66 

3 

92 

45 

69 

2 

87 

40 

64 

4 
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33 

55 

10 
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24 

44 

22 

52 
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4 
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92 
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41 
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92 
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69 
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49 

17 
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92 
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69 
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82 
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27 

49 
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3 
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46 
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47 
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93 
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3 
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32  33 

30 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bas«d  on  1931  •  1960  Data 

WINNEMUCCA,  NEVADA 

Winnemucca  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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AVG 

DAY 

1 

40 

15 

28 

37 

41 

17 

29 

36 

50 

22 

36 

29 

57 

25 

41 

24 

69 

33 

51 

14 

75 

39 

57 

8 

2 

40 

15 

28 

37 

41 

17 

29 

36 

50 

22 

36 

29 

58 

25 

42 

24 

69 

33 

51 

14 

75 

39 

57 

8 

3 

40 

15 

28 

37 

41 

17 

29 

35 

50 
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51 

29 

40 

25 

36 

16 

26 

39 

11 

83 

56 

70 

0 

82 

55 

69 

74 

48 

61 

4 

64 

37 

51 

15 

50 

29 

40 

25 

36 

16 

26 

39 

12 

83 

56 

70 

0 

82 

55 

69 

73 

47 

60 

5 

64 

37 

51 

15 

49 

29 

39 

26 

36 

16 

26 

39 

13 

83 

56 

70 

0 

82 

55 

69 

73 

47 

60 

5 

63 

37 

50 

15 

49 

28 

39 

26 

35 

15 

25 

40 

14 

83 

56 

70 

0 

81 

55 

68 

73 

47 

60 

5 

63 

36 

50 

15 

49 

28 

39 

27 

35 

15 

25 

40 

15 

83 

57 

70 

0 

81 

55 

68 

73 

46 

60 

5 

62 

36 

49 

16 

48 

28 

38 

27 

35 

15 

25 

40 

16 

83 

57 

70 

0 

81 

54 

68 

2 

72 

46 

59 

6 

62 

35 

49 

16 

48 

27 

38 

27 

35 

14 

25 

40 

17 

83 

57 

70 

0 

81 

54 

68 

2 

72 

46 

59 

6 

61 

35 

48 

17 

47 

27 

37 

28 

34 

14 

24 

41 

18 

83 

57 

70 

0 

80 

54 

67 

2 

72 

46 

59 

6 

61 

35 

48 

17 

47 

27 

37 

28 

34 

14 

24 

41 

19 

83 

57 

70 

0 

80 

54 

67 

2 

71 

45 

58 

7 

60 

35 

48 

17 

46 

26 

36 

28 

34 

13 

24 

41 

20 

83 

57 

70 

0 

80 

53 

67 

2 

71 

45 

58 

7 

60 

34 

47 

18 

46 

26 

36 

29 

34 

13 

24 

42 

21 

83 

57 

70 

0 

80 

53 

67 

2 

71 

44 

58 

7 

60 

34 

47 

18 

45 

26 

36 

29 

33 

13 

23 

42 

22 

83 

57 

70 

0 

79 

53 

66 

2 

71 

44 

58 

8 

59 

33 

46 

18 

45 

25 

35 

30 

33 

12 

23 

42 

23 

83 

57 

70 

0 

79 

53 

66 

3 

70 

44 

57 

8 

59 

33 

46 

19 

44 

25 

35 

30 

33 

12 

23 

42 

24 

83 

57 

70 

0 

79 

52 

66 

3 

70 

44 

57 

8 

58 

33 

46 

19 

44 

25 

35 

31 

33 

12 

23 

42 

25 

84 

57 

71 

0 

78 

52 

65 

3 

70 

43 

57 

8 

58 

33 

46 

20 

44 

24 

34 

31 

33 

11 

22 

43 

26 

84 

57 

71 

0 

78 

52 

65 

3 

70 

43 

57 

9 

57 

32 

45 

20 

43 

24 

34 

32 

33 

11 

22 

43 

27 

84 

57 

71 

0 

78 

52 

65 

3 

69 

43 

56 

9 

57 

32 

45 

21 

43 

23 

33 

32 

32 

11 

22 

43 

28 

84 

57 

71 

0 

78 

51 

65 

3 

69 

42 

56 

9 

57 

32 

45 

21 

42 

23 

33 

33 

32 

11 

22 

43 

29 

83 

57 

70 

0 

77 

51 

64 

3 

68 

42 

55 

10 

56 

32 

44 

21 

42 

22 

32 

33 

32 

11 

22 

43 

30 

83 

57 

70 

0 

77 

51 

64 

3 

68 

41 

55 

10 

55 

31 

43 

21 

41 

22 

32 

34 

32 

11 

22 

43 

31 

83 

.57 

70 

0 

76 

50 

63 

3 

55 

31 

43 

22 

32 

11 

22 

43 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

MOUNT  WASHINGTON  OBSERVATORY 


Gorham,  New 

Hamps 

hire 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

15 

-  2 

7 

58 

14 

-  3 

6 

59 

15 

0 

8 

58 

24 

10 

17 

48 

36 

23 

30 

36 

47 

34 

41  24 

2 

15 

-  2 

7 

58 

14 

-  3 

6 

59 

15 

0 

8 

58 

24 

10 

17 

48 

37 

24 

31 

35 

47 

35 

41  24 

3 

15 

-  2 

7 

58 

14 

-  3 

6 

59 

16 

0 

8 

57 

24 

10 

17 

47 

37 

24 

31 

35 

47 

35 

41  23 

4 

15 

-  2 

7 

58 

14 

-  3 

6 

59 

16 

1 

9 

57 

25 

11 

18 

47 

37 

24 

31 

35 

48 

36 

42  23 

5 

15 

-  2 

7 

58 

14 

-  3 

6 

59 

16 

1 

9 

57 

25 

12 

19 

46 

38 

25 

32 

34 

48 

36 

42  23 

6 

15 

-  2 

7 

58 

14 

-  3 

6 

60 

16 

1 

9 

56 

26 

12 

19 

46 

38 

25 

32 

34 

49 

36 

43  23 

7 

15 

-  2 

7 

58 

14 

-  3 

6 

60 

17 

1 

9 

56 

26 

13 

20 

46 

38 

25 

32 

33 

49 

36 

43  22 

8 

15 

-  2 

7 

58 

14 

-  3 

6 

60 

17 

2 

10 

56 

26 

13 

20 

45 

39 

26 

33 

33 

49 

37 

43  22 

9 

15 

-  2 

7 

58 

13 

-  3 

5 

60 

17 

2 

10 

56 

27 

13 

20 

45 

39 

26 

33 

32 

49 

37 

43  22 

10 

15 

-  2 

7 

59 

13 

-  3 

5 

60 

17 

2 

10 

55 

27 

14 

21 

44 

39 

27 

33 

32 

50 

37 

44  21 

11 

15 

-  2 

7 

59 

13 

-  3 

5 

60 

17 

3 

10 

55 

28 

14 

21 

44 

40 

27 

34 

32 

50 

38 

44  21 

12 

15 

-  2 

7 

59 

13 

-  3 

5 

60 

18 

3 

11 

55 

28 

15 

22 

44 

40 

27 

34 

31 

50 

38 

44  21 

13 

15 

-  2 

7 

59 

13 

-  3 

5 

60 

18 

3 

11 

54 

28 

15 

22 

43 

40 

28 

34 

31 

51 

38 

45  20 

14 

15 

-  2 

7 

59 

14 

-  3 

6 

60 

18 

4 

11 

54 

29 

15 

22 

43 

41 

28 

35 

31 

51 

39 

45  20 

15 

15 

-  2 

7 

59 

14 

-  3 

6 

60 

19 

4 

12 

54 

30 

16 

23 

42 

41 

28 

35 

30 

51 

39 

45  20 

16 

15 

-  2 

7 

59 

14 

-  3 

6 

60 

19 

4 

12 

53 

30 

17 

24 

42 

41 

29 

35 

30 

52 

39 

46  20 

17 

15 

-  2 

7 

59 

14 

-  3 

6 

60 

19 

5 

12 

53 

30 

17 

24 

41 

42 

29 

36 

30 

52 

39 

46  19 

18 

15 

-  2 

7 

59 

14 

-  3 

6 

60 

20 

5 

13 

53 

31 

17 

24 

41 

42 

29 

36 

29 

52 

39 

46  19 

19 

15 

-  2 

7 

59 

14 

-  3 

6 

60 

20 

5 

13 

52 

31 

18 

25 

40 

42 

30 

36 

29 

52 

40 

46  19 

20 

15 

-  2 

7 

59 

14 

-  3 

6 

59 

20 

6 

13 

52 

32 

19 

26 

40 

43 

30 

37 

28 

52 

40 

46  19 

21 

15 

-  2 

7 

59 

14 

-  3 

6 

59 

20 

6 

13 

52 

32 

19 

26 

40 

43 

31 

37 

28 

53 

40 

47  19 

22 

15 

-  2 

7 

59 

14 

-  3 

6 

59 

2'0 

6 

13 

51 

32 

19 

26 

39 

43 

31 

37 

28 

53 

40 

47  19 

23 

14 

-  2 

6 

59 

14 

-  3 

6 

59 

21 

7 

14 

51 

33 

20 

27 

39 

44 

31 

38 

27 

53 

40 

47  18 

24 

14 

-  2 

6 

59 

14 

-  3 

6 

59 

21 

7 

14 

51 

33 

20 

27 

38 

44 

32 

38 

27 

53 

41 

47  18 

25 

14 

-  3 

6 

59 

14 

-  2 

6 

59 

22 

7 

15 

51 

34 

21 

28 

38 

44 

32 

38 

27 

54 

41 

48  18 

26 

14 

-  3 

6 

59 

14 

-  2 

6 

58 

22 

8 

15 

50 

34 

21 

28 

38 

45 

32 

39 

26 

54 

41 

48  18 

27 

14 

-  3 

6 

59 

15 

-  1 

7 

58 

22 

8 

15 

50 

34 

21 

28 

37 

45 

33 

39 

26 

54 

41 

48  17 

28 

14 

-  3 

6 

59 

15 

*■  1 

7 

58 

22 

8 

15 

49 

35 

22 

29 

37 

45 

33 

39 

26 

54 

42 

48  17 

29 

14 

-  3 

6 

59 

y^y-       oa 

val 
Feb. 

23 

9 

16 

49 

35 

22 

29 

36 

46 

33 

40 

25 

54 

42 

48  17 

30 

14 

-  3 

6 

59 

ue  s 
28 

23 

9 

16 

49 

36 

23 

30 

36 

46 

34 

40 

25 

54 

42 

48  17 

31 

14 

-  3 

6 

59 

SclUie  cis 

24 

10 

17 

48 

46 

34 

40 

25 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

54 

42 

48 

17 

54 

44 

49 

16 

51 

39 

45 

20 

42 

30 

36 

29 

32 

19 

26 

40 

21 

7 

14  51 

2 

54 

42 

48 

17 

54 

44 

49 

16 

51 

39 

45 

20 

41 

30 

36 

30 

32 

19 

26 

40 

20 

6 

13  52 

3 

55 

42 

49 

17 

54 

44 

49 

16 

50 

39 

45 

20 

41 

29 

35 

30 

32 

19 

26 

40 

19 

5 

12  53 

4 

55 

42 

49 

17 

54 

44 

49 

16 

50 

39 

45 

21 

40 

29 

35 

30 

31 

18 

25 

40 

19 

5 

12  53 

5 

55 

43 

49 

16 

54 

43 

49 

16 

50 

38 

44 

21 

40 

29 

35 

31 

31 

18 

25 

41 

19 

4 

12  54 

6 

55 

43 

49 

16 

54 

43 

49 

16 

50 

38 

44 

21 

40 

28 

34 

31 

30 

18 

24 

41 

18 

4 

11  54 

7 

55 

43 

49 

16 

54 

43 

49 

16 

49 

38 

44 

21 

40 

28 

34 

31 

30 

17 

24 

41 

18 

3 

11  54 

8 

55 

43 

49 

16 

54 

43 

49 

16 

49 

38 

44 

22 

40 

28 

34 

31 

30 

17 

24 

42 

18 

3 

11  55 

9 

55 

43 

49 

16 

54 

43 

49 

17 

49 

37 

43 

22 

39 

27 

33 

31 

29 

17 

23 

42 

17 

3 

10  55 

10 

55 

43 

49 

16 

54 

43 

49 

17 

49 

37 

43 

22 

39 

27 

33 

32 

29 

16 

23 

42 

17 

2 

10  56 

11 

55 

43 

49 

16 

54 

43 

49 

17 

48 

37 

43 

22 

39 

27 

33 

32 

29 

16 

23 

43 

17 

2 

10  56 

12 

55 

43 

49 

16 

54 

43 

49 

17 

48 

36 

42 

23 

38 

26 

32 

32 

28 

15 

22 

43 

17 

2 

10  56 

13 

55 

43 

49 

16 

54 

43 

49 

17 

48 

36 

42 

23 

38 

26 

32 

33 

28 

15 

22 

43 

16 

1 

9  56 

14 

55 

43 

49 

16 

54 

43 

49 

17 

47 

36 

42 

23 

38 

26 

32 

33 

27 

15 

21 

44 

16 

1 

9  57 

15 

55 

43 

49 

16 

54 

43 

49 

17 

47 

35 

41 

24 

37 

25 

31 

33 

27 

14 

21 

44 

16 

1 

9  57 

16 

55 

43 

49 

16 

54 

42 

48 

17 

47 

35 

41 

24 

37 

25 

31 

34 

27 

14 

21 

45 

16 

0 

8  57 

17 

55 

43 

49 

16 

53 

42 

48 

17 

46 

35 

41 

24 

36 

24 

30 

34 

26 

13 

20 

45 

16 

0 

8  57 

18 

55 

44 

50 

16 

53 

42 

48 

17 

46 

35 

41 

25 

36 

24 

30 

35 

26 

13 

20 

46 

15 

0 

8  57 

19 

55 

44 

50 

16 

53 

42 

48 

17 

46 

34 

40 

25 

36 

24 

30 

35 

26 

13 

20 

46 

15 

0 

8  57 

20 

55 

44 

50 

15 

53 

42 

48 

18 

46 

34 

40 

25 

36 

23 

30 

36 

25 

12 

19 

46 

15 

-  1 

7  57 

21 

55 

44 

50 

15 

53 

42 

48 

18 

45 

34 

40 

25 

36 

23 

30 

36 

25 

12 

19 

47 

15 

-  1 

7  58 

22 

55 

44 

50 

15 

53 

41 

47 

18 

45 

33 

39 

26 

35 

23 

29 

36 

24 

11 

18 

47 

15 

-  1 

7  58 

23 

55 

44 

50 

15 

53 

41 

47 

18 

44 

33 

39 

26 

35 

22 

29 

37 

24 

11 

18 

48 

15 

-  1 

7  58 

24 

55 

44 

50 

15 

52 

41 

47 

18 

44 

32 

38 

27 

35 

22 

29 

37 

24 

10 

17 

48 

15 

-  1 

7  58 

25 

55 

44 

50 

15 

52 

41 

47 

18 

44 

32 

38 

27 

34 

22 

28 

37 

23 

10 

17 

48 

15 

-  1 

7  58 

26 

55 

44 

50 

15 

52 

41 

47 

18 

44 

32 

38 

27 

34 

21 

28 

38 

23 

9 

16 

49 

15 

-  2 

7  58 

27 

55 

44 

50 

16 

52 

40 

46 

19 

43 

32 

38 

28 

34 

21 

28 

38 

22 

9 

16 

49 

15 

-  2 

7  58 

28 

55 

44 

50 

16 

52 

40 

46 

19 

43 

31 

37 

28 

33 

21 

27 

38 

22 

8 

15 

50 

15 

-  2 

7  58 

29 

55 

44 

50 

16 

51 

40 

46 

19 

42 

31 

37 

29 

33 

20 

27 

39 

21 

8 

15 

50 

15 

-  2 

7  58 

30 

54. 

44 

49 

16 

51 

39 

45 

19 

42 

30 

36 

29 

32 

20 

26 

39 

21 

7 

14 

51 

15 

-  2 

7  58 

31 

54 

44 

49 

16 

51 

39 

45 

19 

32 

20 

26 

39 

15 

-  2 

7  58 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

ATLANTIC  CITY,  NEW  JERSEY 


National  Avia 

Hon 

Facilities  Ex 

perimental  Center 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

46 

28 

37 

28 

55 

37 

46 

19 

66 

47 

57 

8 

76 

57 

67   1 

2 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

46 

28 

37 

28 

55 

37 

46 

19 

67 

47 

57 

8 

76 

57 

67   1 

3 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

46 

29 

38 

27 

55 

37 

46 

19 

67 

47 

57 

7 

77 

58 

68   1 

4 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

46 

29 

38 

27 

55 

38 

'f7 

18 

67 

47 

57 

7 

77 

58 

68   1 

5 

42 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

46 

29 

38 

27 

56 

38 

+  7 

18 

68 

48 

58 

7 

77 

58 

68   1 

6 

42 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

47 

30 

39 

27 

56 

39 

48 

18 

68 

48 

58 

6 

77 

58 

68   1 

7 

42 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

47 

30 

39 

27 

57 

39 

48 

17 

68 

49 

59 

6 

77 

59 

68   1 

8 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

47 

30 

39 

26 

57 

39 

48 

17 

69 

49 

59 

6 

78 

59 

69   1 

9 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

48 

30 

39 

26 

58 

40 

49 

16 

69 

49 

59 

6 

78 

59 

69   1 

10 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

48 

31 

40 

26 

58 

40 

49 

16 

69 

49 

59 

6 

78 

59 

69   1 

11 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

48 

31 

40 

25 

58 

40 

49 

15 

69 

50 

60 

6 

78 

60 

69   1 

12 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

49 

31 

40 

25 

59 

41 

50 

15 

70 

50 

60 

5 

79 

60 

70   1 

13 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

49 

32 

41 

25 

60 

41 

51 

15 

70 

50 

60 

5 

79 

60 

70   1 

14 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

49 

32 

41 

25 

60 

41 

51 

15 

70 

51 

61 

5 

79 

61 

70   1 

15 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

49 

32 

41 

24 

60 

41 

51 

14 

71 

51 

61 

5 

79 

61 

70   1 

16 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

30 

49 

32 

41 

24 

61 

42 

52 

14 

71 

51 

61 

4 

80 

61 

71   0 

17 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

30 

50 

33 

42 

24 

61 

42 

52 

13 

71 

52 

62 

4 

80 

61 

71   0 

18 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

30 

50 

33 

42 

23 

61 

43 

52 

13 

72 

52 

62 

4 

80 

61 

71   0 

19 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

30 

51 

33 

42 

23 

62 

43 

53 

13 

72 

53 

63 

3 

80 

62 

71   0 

20 

43 

26 

35 

30 

43 

26 

35 

30 

51 

34 

43 

23 

62 

43 

53 

12 

72 

53 

63 

3 

80 

62 

71   0 

21 

43 

26 

35 

30 

43 

26 

35 

30 

51 

34 

43 

22 

62 

44 

53 

12 

73 

53 

63 

3 

80 

62 

71   0 

22 

43 

26 

35 

30 

44 

26 

35 

30 

51 

34 

43 

22 

63 

44 

54 

12 

73 

53 

63 

3 

81 

62 

72   0 

23 

43 

26 

35 

30 

44 

26 

35 

30 

52 

34 

43 

22 

63 

44 

54 

11 

73 

54 

64 

2 

81 

62 

72   0 

24 

43 

26 

35 

30 

44 

26 

35 

29 

52 

35 

44 

22 

64 

45 

55 

11 

74 

54 

64 

2 

81 

63 

72   0 

25 

43 

26 

35 

30 

44 

27 

36 

29 

52 

35 

44 

21 

64 

45 

55 

11 

74 

55 

65 

2 

81 

63 

72   0 

26 

43 

26 

35 

31 

44 

27 

36 

29 

53 

35 

44 

21 

64 

45 

55 

10 

74 

55 

65 

2 

81 

63 

72   0 

27 

43 

26 

35 

31 

45 

27 

36 

28 

53 

35 

44 

21 

65 

45 

55 

10 

74 

55 

65 

2 

81 

63 

72   0 

28 

43 

26 

35 

31 

45 

27 

36 

28 

53 

36 

45 

20 

65 

46 

56 

9 

75 

55 

65 

2 

82 

63 

73   0 

29 

43 

26 

35 

31 

Feb.  29 

1 

53 

36 

45 

20 

66 

46 

56 

9 

75 

56 

66 

2 

82 

64 

73   0 

30 

43 

26 

35 

31 

same  as 

Feb. 

28 

54 

36 

45 

20 

66 

47 

57 

9 

75 

56 

66 

1 

82 

64 

73   0 

31 

43 

26 

35 

31 

54 

37 

46 

20 

76 

57 

67 

1 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

82 

64 

73 

0 

84 

67 

76 

0 

79 

62 

71 

0 

72 

54 

63 

3 

60 

42 

51 

14 

50 

32 

41  24 

2 

82 

64 

73 

0 

84 

67 

76 

0 

79 

62 

71 

0 

72 

53 

63 

4 

60 

42 

51 

14 

50 

31 

41  24 

3 

83 

65 

74 

0 

84 

67 

76 

0 

79 

62 

71 

0 

71 

53 

62 

4 

60 

42 

51 

14 

49 

31 

40  25 

4 

83 

65 

74 

0 

84 

67 

76 

0 

78 

61 

70 

0 

71 

52 

62 

4 

60 

42 

51 

14 

49 

31 

40  25 

5 

83 

65 

74 

0 

84 

67 

76 

0 

78 

61 

70 

0 

71 

52 

62 

4 

59 

41 

50 

15 

48 

30 

39  26 

6 

83 

65 

74 

0 

84 

67 

76 

0 

78 

61 

70 

0 

70 

52 

61 

5 

59 

41 

50 

15 

48 

30 

39  26 

7 

83 

65 

74 

0 

84 

67 

76 

0 

78 

61 

70 

0 

70 

51 

61 

5 

58 

41 

50 

15 

47 

30 

39  26 

S 

83 

66 

75 

0 

84 

67 

76 

0 

78 

60 

69 

70 

51 

61 

5 

58 

40 

49 

16 

47 

29 

38  27 

9 

84 

66 

75 

0 

84 

67 

76 

0 

77 

60 

69 

69 

51 

60 

5 

58 

40 

49 

16 

46 

29 

38  27 

10 

84 

66 

75 

0 

84 

66 

75 

0 

77 

60 

69 

69 

50 

60 

6 

57 

40 

49 

16 

46 

29 

38  28 

11 

84 

66 

75 

0 

83 

66 

75 

0 

77 

60 

69 

68 

50 

59 

6 

57 

39 

48 

17 

46 

28 

37  28 

12 

84 

66 

75 

0 

83 

66 

75 

0 

77 

59 

68 

68 

49 

59 

6 

57 

39 

48 

17 

45 

28 

37  28 

13 

84 

66 

75 

0 

83 

66 

75 

0 

77 

59 

68 

68 

49 

59 

7 

56 

39 

48 

17 

45 

28 

37  29 

14 

84 

66 

75 

0 

83 

66 

75 

0 

76 

59 

68 

67 

48 

58 

7 

56 

38 

47 

18 

45 

28 

37  29 

15 

84 

67 

76 

0 

83 

66 

75 

0 

76 

59 

68 

67 

48 

58 

8 

56 

38 

47 

18 

45 

27 

36  29 

16 

84 

67 

76 

0 

82 

65 

74 

0 

76 

59 

68 

67 

48 

58 

8 

56 

38 

47 

18 

44 

27 

36  29 

17 

84 

67 

76 

0 

82 

65 

74 

0 

76 

58 

67 

66 

47 

57 

8 

55 

38 

47 

18 

44 

27 

36  30 

18 

84 

67 

76 

0 

82 

65 

74 

0 

76 

58 

67 

66 

47 

57 

9 

55 

37 

46 

19 

44 

27 

36  30 

19 

84 

67 

76 

0 

82 

65 

74 

0 

75 

58 

67 

65 

47 

56 

9 

54 

37 

46 

19 

44 

27 

36  30 

20 

84 

67 

76 

0 

82 

65 

74 

0 

75 

57 

66 

2 

65 

46 

56 

9 

54 

36 

45 

20 

43 

27 

35  30 

21 

84 

67 

76 

0 

81 

64 

73 

0 

75 

57 

66 

2 

65 

46 

56 

10 

53 

36 

45 

20 

43 

27 

35  30 

22 

84 

67 

76 

0 

81 

64 

73 

0 

75 

57 

66 

2 

64 

46 

55 

10 

53 

36 

45 

21 

43 

27 

35  30 

23 

64 

67 

76 

0 

81 

64 

73 

0 

74 

57 

66 

2 

64 

45 

55 

10 

53 

36 

45 

21 

43 

27 

35  30 

24 

84 

67 

76 

0 

81 

64 

73 

0 

74 

56 

65 

2 

63 

45 

54 

11 

52 

35 

44 

21 

43 

27 

35  30 

25 

85 

67 

76 

0 

81 

64 

73 

0 

74 

56 

65 

2 

63 

44 

54 

11 

52 

35 

44 

22 

43 

27 

35  30 

26 

85 

67 

76 

0 

80 

63 

72 

0 

74 

56 

65 

3 

63 

44 

54 

12 

52 

35 

44 

22 

43 

27 

35  30 

27 

85 

67 

76 

0 

80 

63 

72 

0 

73 

55 

64 

3 

62 

43 

53 

12 

52 

34 

43 

22 

43 

27 

35  30 

28 

84 

67 

76 

0 

80 

63 

72 

0 

73 

55 

64 

3 

62 

43 

53 

13 

51 

34 

43 

23 

43 

27 

35  30 

29 

84 

67 

76 

0 

80 

62 

71 

0 

73 

54 

64 

3 

62 

43 

53 

13 

51 

33 

42 

23 

43 

27 

35  30 

30 

84 

67 

76 

0 

79 

62 

71 

0 

72 

54 

63 

3 

61 

43 

52 

13 

50 

33 

42 

24 

43 

27 

35  30 

31 

84 

67 

76 

0 

79 

62 

71 

0 

61 

42 

52 

14 

43 

27 

35  30 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  -  1960  Data 

NEWARK,  NEW  JERSEY 

Newark  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

40 

25 

33 

32 

40 

25 

32 

33 

44 

27 

36 

29 

54 

37 

46 

20 

67 

47 

57 

8 

77 

57 

67 

2 

40 

25 

33 

32 

40 

25 

32 

33 

44 

28 

36 

29 

54 

37 

46 

19 

67 

47 

57 

8 

78 

58 

68 

3 

40 

25 

33 

32 

40 

25 

32 

33 

44 

28 

36 

29 

55 

37 

46 

19 

68 

47 

58 

7 

78 

58 

68 

4 

40 

25 

33 

32 

40 

24 

32 

33 

45 

28 

37 

28 

56 

38 

47 

18 

68 

48 

58 

7 

79 

58 

69 

5 

40 

25 

33 

32 

40 

24 

32 

33 

45 

29 

37 

28 

56 

38 

47 

18 

69 

48 

59 

7 

79 

59 

69 

6 

40 

25 

33 

32 

40 

24 

32 

33 

45 

29 

37 

28 

57 

39 

48 

17 

69 

49 

59 

6 

79 

59 

69 

7 

40 

25 

33 

32 

40 

24 

32 

33 

46 

29 

38 

27 

57 

39 

48 

17 

69 

49 

59 

6 

79 

59 

69 

8 

40 

25 

33 

32 

40 

24 

32 

33 

46 

29 

38 

27 

58 

39 

49 

16 

70 

49 

60 

6 

80 

59 

70 

9 

40 

25 

33 

32 

40 

24 

32 

33 

46 

30 

38 

27 

58 

40 

49 

16 

70 

50 

60 

6 

80 

60 

70 

10 

40 

25 

33 

33 

40 

24 

32 

33 

47 

30 

39 

27 

59 

40 

50 

16 

70 

50 

60 

5 

80 

60 

70 

0 

11 

40 

25 

33 

33 

40 

24 

32 

33 

47 

30 

39 

26 

59 

40 

50 

15 

71 

50 

61 

5 

80 

60 

70 

0 

12 

40 

25 

33 

33 

40 

24 

32 

33 

47 

31 

39 

26 

60 

41 

51 

15 

71 

51 

61 

5 

81 

61 

71 

0 

13 

40 

25 

33 

33 

40 

24 

33 

33 

48 

31 

40 

26 

60 

41 

51 

15 

71 

51 

61 

5 

81 

61 

71 

0 

14 

40 

25 

33 

33 

40 

24 

33 

33 

48 

31 

40 

25 

60 

41 

51 

14 

71 

51 

61 

4 

81 

61 

71 

0 

15 

40 

25 

33 

33 

40 

24 

33 

33 

48 

32 

40 

25 

61 

41 

51 

14 

72 

51 

62 

4 

82 

61 

72 

0 

16 

40 

25 

33 

33 

40 

25 

33 

32 

49 

32 

41 

24 

61 

42 

52 

14 

72 

52 

62 

4 

82 

61 

72 

0 

17 

40 

25 

33 

33 

40 

25 

33 

32 

49 

33 

41 

24 

62 

42 

52 

13 

72 

52 

62 

4 

82 

62 

72 

0 

18 

39 

25 

32 

33 

41 

25 

33 

32 

50 

33 

42 

24 

62 

43 

53 

13 

73 

53 

63 

3 

82 

62 

72 

0 

19 

39 

25 

32 

33 

41 

25 

33 

32 

50 

33 

42 

23 

63 

43 

53 

12 

73 

53 

63 

3 

82 

62 

72 

0 

20 

39 

25 

32 

33 

41 

25 

33 

32 

50 

33 

42 

23 

63 

43 

53 

12 

73 

53 

63 

3 

82 

62 

72 

0 

21 

39 

25 

32 

33 

41 

25 

33 

32 

51 

3A 

43 

23 

64 

44 

54 

11 

74 

54 

64 

3 

83 

63 

73 

0 

22 

39 

25 

32 

33 

41 

25 

33 

32 

51 

34 

43 

23 

64 

44 

54 

11 

74 

54 

64 

3 

83 

63 

73 

0 

23 

39 

25 

32 

33 

42 

25 

34 

32 

51 

34 

43 

22 

64 

44 

54 

11 

74 

54 

64 

2 

83 

63 

73 

0 

24 

39 

25 

32 

33 

42 

25 

34 

31 

52 

35 

44 

22 

64 

45 

55 

10 

75 

55 

65 

2 

83 

63 

73 

0 

25 

39 

25 

32 

33 

42 

25 

34 

31 

52 

35 

44 

22 

65 

45 

55 

10 

75 

55 

65 

2 

84 

63 

74 

0 

26 

39 

25 

32 

33 

42 

26 

34 

31 

52 

35 

44 

21 

65 

45 

55 

10 

75 

55 

65 

2 

84 

64 

74 

0 

27 

39 

25 

32 

33 

43 

26 

35 

30 

52 

35 

44 

21 

66 

45 

56 

9 

75 

55 

65 

2 

84 

64 

74 

0 

28 

39 

25 

32 

33 

43 

27 

35 

30 

53 

36 

45 

21 

66 

46 

56 

9 

76 

56 

66 

2 

84 

64 

74 

0 

29 

39 

25 

32 

33 

Feb 

.  ?q 

V3  X''°  c 

53 

36 

45 

20 

67 

46 

57 

9 

76 

56 

66 

1 

84 

64 

74 

0 

30 

39 

25 

32 

33 

same-  as 

Feb. 

28 

54 

37 

46 

20 

67 

47 

57 

8 

77 

57 

67 

1 

84 

64 

74 

0 

31 

39 

25 

32 

33 

54 

37 

46 

20 

77 

57 

67 

1 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

84 

64 

74 

0 

86 

67 

77 

0 

80 

61 

71 

0 

72 

53 

63 

4 

59 

41 

50 

15 

47 

32 

40 

26 

2 

84 

65 

75 

0 

86 

67 

77 

0 

80 

61 

71 

0 

72 

52 

62 

4 

59 

41 

50 

15 

47 

32 

40 

26 

3 

85 

65 

75 

0 

86 

67 

77 

0 

80 

61 

71 

0 

72 

52 

62 

4 

59 

41 

50 

15 

46 

31 

39 

27 

4 

85 

65 

75 

0 

86 

67 

77 

0 

80 

61 

71 

0 

71 

51 

61 

5 

58 

41 

50 

16 

45 

31 

38 

27 

5 

85 

66 

76 

0 

86 

67 

77 

0 

79 

61 

70 

0 

71 

51 

61 

5 

58 

40 

49 

16 

45 

30 

38 

28 

6 

85 

66 

76 

0 

86 

67 

77 

0 

79 

60 

70 

0 

71 

51 

61 

5 

57 

40 

49 

16 

44 

30 

37 

28 

7 

86 

66 

76 

0 

86 

67 

77 

0 

79 

60 

70 

0 

70 

51 

61 

5 

57 

40 

49 

17 

44 

30 

37 

28 

8 

86 

66 

76 

0 

86 

67 

77 

0 

79 

60 

70 

70 

50 

60 

6 

56 

40 

48 

17 

44 

29 

37 

29 

9 

86 

66 

76 

0 

86 

67 

77 

0 

79 

59 

69 

69 

50 

60 

6 

56 

39 

48 

17 

43 

29 

36 

29 

10 

86 

66 

76 

0 

85 

66 

76 

0 

78 

59 

69 

69 

49 

59 

7 

56 

39 

48 

18 

43 

29 

36 

29 

11 

86 

66 

76 

0 

85 

66 

76 

0 

78 

59 

69 

68 

49 

59 

7 

55 

39 

47 

18 

43 

28 

36 

30 

12 

86 

66 

76 

0 

85 

66 

76 

0 

78 

59 

69 

68 

49 

59 

7 

55 

38 

47 

18 

42 

28 

35 

30 

13 

86 

67 

77 

0 

85 

66 

76 

0 

78 

58 

68 

68 

48 

58 

7 

54 

38 

46 

19 

42 

28 

35 

30 

14 

86 

67 

77 

0 

84 

66 

75 

0 

78 

58 

68 

67 

48 

58 

8 

54 

38 

46 

19 

42 

27 

35 

31 

15 

86 

67 

77 

0 

84 

65 

75 

0 

77 

58 

68 

67 

47 

57 

8 

54 

37 

46 

19 

41 

27 

34 

31 

16 

86 

67 

77 

0 

84 

65 

75 

0 

77 

58 

68 

66 

47 

57 

9 

53 

37 

45 

20 

41 

27 

34 

31 

17 

86 

67 

77 

0 

84 

65 

75 

0 

77 

58 

68 

66 

46 

56 

9 

53 

37 

45 

20 

41 

26 

34 

31 

18 

87 

67 

77 

0 

84 

65 

75 

0 

77 

57 

67 

65 

46 

56 

10 

53 

37 

45 

20 

41 

26 

34 

32 

19 

87 

67 

77 

0 

83 

65 

74 

0 

76 

57 

67 

65 

46 

56 

10 

52 

36 

44 

20 

40 

26 

33 

32 

20 

87 

67 

77 

0 

83 

64 

74 

0 

76 

57 

67 

2 

64 

46 

55 

10 

52 

36 

44 

21 

40 

26 

33 

32 

21 

87 

67 

77 

0 

83 

64 

74 

0 

76 

56 

66 

2 

64 

45 

55 

11 

51 

36 

44 

21 

40 

26 

33 

32 

22 

87 

67 

77 

0 

83 

64 

74 

0 

76 

56 

66 

2 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

TRENTON,  NEW  JERSEY 

Federal  Building 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

ALBUQUERQUE,  NEW  MEXICO 

Municipal  Airport 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 
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20 

83 

63 

73 

0 

80 

59 

70 

71 

51 

61 

5 

59 

41 

50 

15 

45 

32 

39 

26 

33 

19 

26 

39 

21 

83 

63 

73 

0 

80 

59 

70 

71 

51 

61 

5 

59 

41 

50 

15 

45 

31 

38 

27 

33 

19 

26 

39 

22 

83 

63 

73 

0 

80 

59 

70 

70 

51 

61 

5 

58 

41 

50 

16 

44 

31 

38 

27 

32 

19 

26 

39 

23 

83 

63 

73 

0 

79 

59 

69 

70 

50 

60 

6 

58 

40 

49 

16 

44 

31 

38 

28 

32 

18 

25 

39 

24 

83 

63 

73 

0 

79 

58 

69 

2 

70 

50 

60 

6 

58 

40 

49 

16 

43 

30 

37 

28 

32 

18 

25 

40 

25 

83 

63 

73 

0 

79 

58 

69 

2 

70 

49 

60 

6 

57 

40 

49 

17 

43 

30 

37 

29 

32 

18 

25 

40 

26 

83 

63 

73 

0 

78 

58 

68 

2 

69 

49 

59 

7 

57 

39 

48 

17 

42 

29 

36 

29 

32 

18 

25 

40 

27 

83 

63 

73 

0 

78 

58 

68 

2 

69 

49 

59 

7 

56 

39 

48 

18 

42 

29 

36 

30 

32 

18 

25 

40 

28 

83 

63 

73 

0 

78 

57 

68 

2 

69 

49 

59 

7 

56 

38 

47 

18 

42 

28 

35 

30 

32 

18 

25 

40 

29 

83 

63 

73 

0 

78 

57 

68 

2 

68 

48 

58 

8 

55 

38 

47 

18 

41 

28 

35 

30 

32 

17 

25 

40 

30 

83 

62 

73 

0 

77 

57 

67 

2 

68 

48 

58 

8 

55 

38 

47 

19 

41 

27 

34 

31 

32 

17 

25 

40 

31 

83 

62 

73 

0 

77 

56 

67 

2 

54 

38 

46 

19 

32 

17 

25 

40 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  •  1960  Data 

ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA 


Pos 

t  Office 

an 

d  F 

edera! 

Court  Building 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

48 

30 

39 

26 

50 

30 

40 

25 

53 

32 

43 

23 

62 

40 

51 

14 

73 

49 

61 

5 

80 

57 

69 

0 

2 

48 

30 

39 

26 

50 

30 

40 

25 

53 

32 

43 

23 

62 

40 

51 

14 

73 

49 

61 

5 

81 

57 

69 

0 

3 

48 

30 

39 

26 

50 

30 

40 

25 

53 

32 

43 

23 

63 

40 

52 

13 

73 

49 

61 

5 

81 

57 

69 

o 

4 

48 

30 

39 

26 

50 

30 

40 

25 

53 

32 

43 

23 

63 

41 

52 

13 

73 

50 

62 

4 

81 

58 

70 

o 

5 

48 

30 

39 

26 

50 

30 

40 

25 

54 

33 

44 

22 

64 

41 

53 

13 

73 

50 

62 

4 

82 

58 

70 

o 

6 

48 

30 

39 

26 

50 

30 

40 

25 

54 

33 

44 

22 

64 

42 

53 

12 

74 

50 

62 

4 

82 

58 

70 

0 

7 

49 

30 

40 

26 

50 

30 

40 

25 

54 

33 

44 

22 

65 

42 

54 

12 

74 

50 

62 

4 

82 

58 

70 

o 

8 

49 

30 

40 

26 

50 

30 

40 

25 

55 

33 

44 

21 

65 

42 

54 

12 

74 

51 

63 

4 

82 

59 

71 

o 

9 

49 

30 

40 

26 

50 

30 

40 

25 

55 

34 

45 

21 

65 

43 

54 

11 

75 

51 

63 

3 

82 

59 

71 

0 

10 

49 

30 

40 

25 

50 

30 

40 

25 

55 

34 

45 

21 

66 

43 

55 

11 

75 

51 

63 

3 

83 

59 

71 

0 

11 

49 

30 

40 

25 

50 

30 

40 

25 

55 

34 

45 

21 

66 

43 

55 

11 

75 

51 

63 

3 

83 

59 

71 

0 

12 

49 

30 

40 

25 

50 

30 

40 

25 

56 

34 

45 

20 

66 

43 

55 

10 

75 

52 

64 

3 

83 

60 

72 

0 

13 

49 

30 

40 

25 

50 

30 

40 

24 

56 

35 

46 

20 

67 

44 

56 

10 

76 

52 

64 

3 

83 

60 

72 

0 

14 

49 

30 

40 

25 

50 

30 

40 

24 

56 

35 

46 

20 

67 

44 

56 

10 

76 

52 

64 

3 

83 

60 

72 

0 

15 

49 

30 

40 

25 

51 

31 

41 

24 

57 

35 

46 

20 

68 

44 

56 

9 

76 

52 

64 

3 

84 

60 

72 

0 

16 

49 

30 

40 

25 

51 

31 

41 

24 

57 

35 

46 

19 

68 

44 

56 

9 

76 

52 

64 

3 

84 

61 

73 

0 

17 

49 

30 

40 

25 

51 

31 

41 

24 

57 

36 

47 

19 

69 

45 

57 

8 

76 

53 

65 

3 

84 

61 

73 

0 

18 

49 

30 

40 

25 

51 

31 

41 

24 

57 

36 

47 

19 

69 

45 

57 

8 

76 

53 

65 

3 

84 

61 

73 

0 

19 

49 

30 

40 

25 

51 

31 

41 

24 

58 

36 

47 

18 

69 

46 

58 

8 

77 

53 

65 

2 

84 

61 

73 

0 

20 

49 

30 

40 

25 

51 

31 

41 

24 

58 

37 

48 

18 

69 

46 

58 

7 

77 

54 

66 

2 

84 

61 

73 

0 

21 

49 

30 

40 

25 

51 

31 

41 

24 

58 

37 

48 

18 

70 

46 

58 

7 

77 

54 

66 

2 

84 

62 

73 

0 

22 

49 

30 

40 

25 

51 

31 

41 

24 

59 

37 

48 

17 

70 

47 

59 

7 

78 

54 

66 

2 

84 

62 

73 

0 

23 

49 

30 

40 

25 

51 

31 

41 

24 

59 

37 

48 

17 

70 

47 

59 

6 

78 

54 

66 

2 

84 

62 

73 

0 

24 

49 

30 

40 

25 

52 

31 

42 

24 

59 

38 

49 

17 

71 

47 

59 

6 

78 

55 

67 

2 

84 

62 

73 

0 

25 

49 

30 

40 

25 

52 

31 

42 

24 

60 

38 

49 

16 

71 

47 

59 

6 

78 

55 

67 

2 

84 

62 

73 

0 

26 

49 

30 

40 

25 

52 

31 

42 

24 

60 

38 

49 

16 

72 

47 

60 

6 

79 

55 

67 

2 

85 

62 

74 

0 

27 

50 

30 

40 

25 

52 

31 

42 

24 

60 

38 

49 

16 

72 

48 

60 

5 

79 

55 

67 

2 

85 

63 

74 

0 

28 

50 

30 

40 

25 

53 

31 

42 

23 

60 

39 

50 

16 

72 

48 

60 

5 

79 

55 

67 

1 

85 

63 

74 

0 

29 

50 

30 

40 

25 

Fe 

->   9Q 

V3 ]  ,1C* G 

61 

39 

50 

15 

72 

49 

61 

5 

79 

56 

68 

1 

85 

63 

74 

0 

30 

50 

30 

40 

25 

same  as 

Feb. 

28 

61 

39 

50 

15 

72 

49 

61 

5 

80 

56 

68 

1 

85 

63 

74 
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31 

50 

30 

40 

25 

62 

40 

51 

14 

80 

56 

68 

1 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

85 

63 

74 

0 

85 

64 

75 

0 

82 

60 

71 

0 

75 

52 

64 

4 

63 

40 

52 

14 

53 

32 

43 

23 

2 

85 

63 

74 

0 

85 

64 

75 

0 

82 

60 

71 

0 

75 

51 

63 

4 

62 

39 

51 

14 

52 

32 

42 

23 

3 

85 

63 

74 

0 

85 

64 

75 

0 

81 

60 

71 

74 

51 

63 

4 

62 

39 

51 

15 

52 

31 

42 

23 

4 

85 

63 

74 

0 

85 

64 

75 

0 

81 

60 

71 

74 

51 

63 

4 

61 

38 

50 

15 

52 

31 

42 

23 

5 

85 

63 

74 

0 

85 

64 

75 

0 

81 

60 

71 

73 

50 

62 

4 

61 

38 

50 

16 

51 

31 

41 

23 

6 

85 

63 

74 

0 

85 

64 

75 

0 

81 

60 

71 

73 

50 

62 

5 

60 

38 

49 

16 

51 

31 

41 

24 

7 

85 

63 

74 

0 

85 

64 

75 

0 

81 

59 

70 

73 

49 

61 

5 

60 

38 

49 

16 

51 

31 

41 

24 

8 

85 

63 

74 

0 

85 

64 

75 

0 

80 

59 

70 

72 

49 

61 

5 

60 

37 

49 

16 

51 

31 

41 

24 

9 

85 

64 

75 

0 

85 

64 

75 

0 

80 

59 

70 

72 

49 

61 

6 

60 

37 

49 

17 

51 

31 

41 

24 

10 

85 

64 

75 

0 

85 

64 

75 

0 

80 

58 

69 

72 

48 

60 

6 

59 

37 

48 

17 

50 

30 

40 

24 

11 

85 

64 

75 

0 

85 

64 

75 

0 

80 

58 

69 

71 

48 

60 

6 

59 

36 

48 

17 

50 

30 

40 

24 

12 

85 

64 

75 

0 

85 

63 

74 

0 

80 

58 

69 

71 

47 

59 

6 

58 

36 

47 

17 

50 

30 

40 

24 

13 

85 

64 

75 

0 

85 

63 

74 

0 

79 

58 

69 

71 

47 

59 

7 

58 

36 

47 

18 

49 

30 

40 

25 

14 

85 

64 

75 

0 

84 

63 

74 

0 

79 

58 

69 

70 

47 

59 

7 

58 

36 

47 

18 

49 

30 

40 

25 

15 

85 

64 

75 

0 

84 

63 

74 

0 

79 

57 

68 

70 

46 

58 

7 

57 

35 

46 

18 

49 

30 

40 

25 

16 

85 

64 

75 

0 

84 

63 

74 

0 

79 

57 

68 

70 

46 

58 

8 

57 

35 

46 

19 

49 

30 

40 

25 

17 

85 

64 

75 

0 

84 

63 

74 

0 

79 

57 

68 

69 

45 

57 

8 

56 

35 

46 

19 

49 

30 

40 

25 

18 

85 

64 

75 

0 

84 

63 

74 

0 

78 

56 

67 

2 

69 

45 

57 

8 

56 

35 

46 

19 

49 

30 

40 

25 

19 

85 

64 

75 

0 

84 

63 

74 

0 

78 

56 

67 

2 

68 

45 

57 

8 

56 

34 

45 

20 

49 

30 

40 

26 

20 

85 

64 

75 

0 

84 

63 

74 

0 

78 

56 

67 

2 

68 

44 

56 

9 

56 

34 

45 

20 

49 

30 

40 

26 

21 

85 

64 

75 

0 

84 

63 

74 

0 

78 

55 

67 

2 

67 

44 

56 

9 

56 

34 

45 

20 

49 

30 

40 

26 

22 

85 

64 

75 

0 

84 

62 

73 

0 

77 

55 

66 

2 

67 

43 

55 

10 

55 

34 

45 

20 

49 

30 

40 

26 

23 

85 

64 

75 

0 

83 

62 

73 

0 

77 

55 

66 

2 

66 

43 

55 

10 

55 

34 

45 

21 

49 

30 

40 

26 

24 

85 

64 

75 

0 

83 

62 

73 

0 

77 

54 

66 

2 

66 

43 

55 

11 

55 

33 

44 

21 

49 

30 

40 

26 

25 

85 

64 

75 

0 

83 

62 

73 

0 

77 

54 

66 

2 

66 

42 

54 

11 

54 

33 

44 

21 

49 

30 

40 

26 

26 

85 

64 

75 

0 

83 

62 

73 

0 

76 

54 

65 

3 

65 

42 

54 

11 

54 

33 

44 

22 

48 

30 

39 

26 

27 

85 

64 

75 

0 

83 

62 

73 

0 

76 

53 

65 

3 

65 

42 

54 

12 

54 

33 

44 

22 

48 

29 

39 

26 

28 

85 

64 

75 

0 

83 

62 

73 

0 

76 

53 

65 

3 

65 

41 

53 

12 

53 

33 

43 

22 

48 

29 

39 

27 

29 

85 

64 

75 

0 

82 

61 

72 

0 

75 

52 

64 

4 

64 

41 

53 

12 

53 

32 

43 

22 

48 

29 

39 

27 

30 

85 

64 

75 

0 

82 

61 

72 

0 

75 

52 

64 

4 

64 

40 

52 

13 

53 

32 

43 

23 

48 

29 

39 

27 

31 

85 

64 

75 

0 

82 

61 

72 

0 

63 

40 

52 

13 

48 

29 

39 

27 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

CAPE  HATTERAS,  NORTH  CAROLINA 

Weather  Bureau  Building 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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AVG 

DAY 

1 

53 

40 

47 

18 

53 

39 

46 

19 

55 

41 

48 

17 

62 

48 

55 

10 

71 

57 

64 

2 

79 

65 

72 

0 

2 

53 

40 

47 

18 

53 

39 

46 

19 

55 

41 

48 

17 

62 

48 

55 

10 

71 

57 

64 

2 

79 

66 

73 

0 

3 

53 

40 

47 

18 

53 

39 

46 

19 

55 

42 

49 

17 

62 

48 

55 

10 

71 

57 

64 

2 

80 

66 

73 

0 

4 

53 

40 

47 

18 

53 

39 

46 

19 

55 

42 

49 

17 

63 

48 

56 

9 

71 

58 

65 

2 

80 

66 

73 

0 

5 

53 

40 

47 

18 

53 

39 

46 

19 

56 

42 

49 

16 

63 

49 

56 

9 

72 

58 

65 

2 

80 

67 

74 

0 

6 

53 

40 

47 

18 

53 

39 

46 

19 

56 

42 

49 

16 

63 

49 

56 

9 

72 

58 

65 

2 

80 

67 

74 

0 

7 

53 

40 

47 

18 

53 

39 

46 

19 

56 

42 

49 

16 

64 

50 

57 

8 

72 

59 

66 

2 

81 

67 

74 

0 

8 

53 

40 

47 

18 

53 

39 

46 

19 

56 

43 

50 

16 

64 

50 

57 

8 

73 

59 

66 

2 

81 

67 

74 

0 

9 

53 

40 

47 

18 

53 

39 

46 

19 

57 

43 

50 

16 

64 

50 

57 

8 

73 

59 

66 

81 

67 

74 

0 

10 

53 

40 

47 

19 

53 

39 

46 

19 

57 

43 

50 

15 

65 

50 

58 

7 

73 

60 

67 

81 

68 

75 

0 

11 

53 

40 

47 

19 

53 

39 

46 

19 

57 

43 

50 

15 

65 

51 

58 

7 

74 

60 

67 

81 

68 

75 

0 

12 

53 

40 

47 

19 

53 

39 

46 

19 

57 

43 

50 

15 

65 

51 

58 

7 

74 

60 

67 

81 

68 

75 

0 

13 

53 

40 

47 

19 

53 

39 

46 

19 

57 

43 

50 

15 

66 

52 

59 

6 

74 

60 

67 

82 

68 

75 

0 

14 

53 

40 

47 

19 

53 

39 

46 

19 

57 

43 

50 

15 

66 

52 

59 

6 

74 

60 

67 

82 

69 

76 

0 

15 

53 

40 

47 

19 

53 

39 

46 

19 

58 

44 

51 

15 

66 

52 

59 

6 

74 

61 

68 

82 

69 

76 

0 

16 

53 

40 

47 

19 

53 

39 

46 

19 

58 

44 

51 

14 

66 

52 

59 

5 

75 

61 

68 

82 

69 

76 

0 

17 

53 

40 

47 

19 

54 

39 

47 

18 

58 

44 

51 

14 

67 

53 

60 

5 

75 

61 

68 

82 

69 

76 

0 

18 

53 

40 

47 

19 

54 

40 

47 

18 

58 

44 

51 

14 

67 

53 

60 

5 

75 

62 

69 

0 

82 

69 

76 

0 

19 

53 

40 

47 

19 

54 

40 

47 

18 

59 

45 

52 

14 

68 

53 

61 

5 

76 

62 

69 

0 

82 

69 

76 

0 

20 

53 

40 

47 

19 

54 

40 

47 

18 

59 

45 

52 

13 

68 

54 

61 

4 

76 

62 

69 

0 

82 

70 

76 

0 

21 

53 

40 

47 

19 

54 

40 

47 

18 

59 

45 

52 

13 

68 

54 

61 

4 

76 

63 

70 

0 

83 

70 

77 

0 

22 

53 

40 

47 

19 

54 

40 

47 

18 

59 

45 

52 

13 

68 

54 

61 

4 

76 

63 

70 

0 

83 

70 

77 

0 

23 

53 

40 

47 

19 

54 

40 

47 

18 

'6  0 

45 

53 

13 

69 

54 

62 

4 

77 

63 

70 

0 

83 

70 

77 

0 

24 

53 

40 

47 

19 

54 

40 

47 

18 

60 

46 

53 

13 

69 

55 

62 

4 

77 

63 

70 

0 

83 

70 

77 

0 

25 

53 

40 

47 

19 

54 

40 

47 

18 

60 

46 

53 

12 

69 

55 

62 

4 

77 

64 

71 

0 

83 

70 

77 

0 

26 

53 

40 

47 

19 

54 

40 

47 

18 

60 

46 

53 

12 

69 

55 

62 

3 

77 

64 

71 

0 

83 

71 

77 

0 

27 

53 

40 

47 

19 

55 

41 

48 

17 

60 

46 

53 

12 

70 

56 

63 

3 

78 

64 

71 

0 

83 

71 

77 

0 

28 

53 

39 

46 

19 

55 

41 

48 

17 

61 

46 

54 

12 

70 

56 

63 

3 

78 

64 

71 

0 

83 

71 

77 

0 

29 

53 

39 

46 

19 

Fe 

J.  29 

val 
Feb. 

61 

47 

54 

11 

70 

57 

64 

2 

78 

64 

71 

0 

83 

71 

77 

0 

30 

53 

39 

46 

19 

28 

61 

47 

54 

11 

71 

57 

64 

2 

79 

65 

72 

0 

83 

71 

77 

0 

31 

53 

39 

46 

19 

S<1  !IL'   a  a 

62 

47 

55 

11 

79 

65 

72 

0 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

! 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

83 

71 

77 

0 

84 

72 

78 

0 

82 

70 

76 

0 

76 

64 

70 

67 

54 

61 

5 

58 

45 

52 

14 

2 

83 

71 

77 

0 

84 

72 

78 

0 

82 

70 

76 

0 

76 

64 

70 

67 

54 

61 

5 

58 

44 

51 

14 

3 

83 

72 

78 

0 

84 

72 

78 

0 

82 

70 

76 

0 

75 

64 

70 

66 

54 

60 

6 

58 

44 

51 

14 

4 

83 

72 

78 

0 

84 

72 

78 

0 

82 

70 

76 

0 

75 

63 

69 

66 

53 

60 

6 

57 

43 

50 

15 

5 

83 

72 

78 

0 

84 

72 

78 

0 

82 

70 

76 

0 

74 

63 

69 

66 

53 

60 

6 

57 

43 

50 

15 

6 

84 

72 

78 

0 

84 

72 

78 

0 

82 

70 

76 

0 

74 

63 

69 

65 

52 

59 

7 

57 

43 

50 

15 

7 

84 

72 

78 

0 

84 

72 

78 

0 

82 

70 

76 

0 

74 

62 

68 

65 

52 

59 

7 

56 

43 

50 

15 

8 

84 

72 

78 

0 

84 

72 

78 

0 

81 

70 

76 

0 

74 

62 

68 

65 

52 

59 

7 

56 

42 

49 

16 

9 

84 

72 

78 

0 

84 

72 

78 

0 

81 

70 

76 

0 

74 

62 

68 

64 

51 

58 

7 

56 

42 

49 

16 

10 

84 

72 

78 

0 

84 

72 

78 

0 

81 

70 

76 

0 

73 

62 

68 

64 

51 

58 

8 

56 

42 

49 

16 

11 

84 

72 

7  8 

0 

84 

72 

78 

0 

81 

69 

75 

0 

73 

61 

67 

64 

51 

58 

8 

55 

42 

49 

16 

12 

84 

72 

78 

0 

84 

72 

78 

0 

81 

69 

75 

0 

73 

61 

67 

2 

64 

51 

58 

8 

55 

42 

49 

17 

13 

34 

72 

78 

0 

84 

72 

78 

0 

81 

69 

75 

0 

72 

60 

66 

2 

64 

50 

57 

8 

55 

42 

49 

17 

14 

84 

72 

78 

0 

84 

72 

78 

0 

80 

69 

75 

0 

72 

60 

66 

2 

63 

50 

57 

9 

55 

41 

48 

17 

15 

84 

72 

78 

0 

84 

72 

78 

0 

80 

69 

75 

0 

72 

60 

66 

2 

63 

50 

57 

9 

55 

41 

48 

17 

16 

84 

72 

78 

0 

84 

72 

78 

0 

80 

69 

75 

0 

71 

59 

65 

2 

63 

50 

57 

9 

54 

41 

48 

17 

17 

84 

72 

78 

0 

84 

72 

78 

0 

80 

68 

74 

0 

71 

59 

65 

3 

62 

49 

56 

10 

54 

41 

48 

18 

18 

84 

72 

78 

0 

84 

72 

78 

0 

80 

68 

74 

0 

70 

59 

65 

3 

62 

49 

56 

10 

54 

41 

48 

18 

19 

84 

72 

78 

0 

83 

72 

78 

0 

79 

68 

74 

0 

70 

58 

64 

3 

62 

48 

55 

10 

54 

41 

48 

18 

20 

84 

72 

78 

0 

83 

72 

78 

0 

79 

68 

74 

0 

70 

58 

64 

3 

61 

48 

55 

10 

54 

41 

48 

18 

21 

84 

72 

78 

0 

83 

72 

78 

0 

79 

68 

74 

0 

70 

58 

64 

3 

61 

48 

55 

11 

54 

41 

48 

18 

22 

84 

73 

79 

0 

83 

71 

77 

0 

79 

67 

73 

0 

70 

57 

64 

3 

61 

47 

54 

11 

54 

41 

48 

18 

23 

84 

73 

79 

0 

83 

71 

77 

0 

78 

67 

73 

0 

69 

57 

63 

4 

61 

47 

54 

11 

54 

40 

47 

18 

24 

84 

73 

79 

0 

83 

71 

77 

0 

78 

67 

73 

0 

69 

57 

63 

4 

60 

47 

54 

11 

53 

40 

47 

18 

25 

84 

73 

79 

0 

83 

71 

77 

0 

78 

66 

72 

0 

69 

56 

63 

4 

60 

47 

54 

12 

53 

40 

47 

18 

26 

84 

73 

79 

0 

83 

71 

77 

0 

78 

66 

72 

0 

68 

56 

62 

4 

60 

46 

53 

12 

53 

40 

47 

18 

27 

84 

73 

79 

0 

83 

71 

77 

0 

77 

66 

72 

0 

68 

56 

62 

4 

60 

46 

53 

12 

53 

40 

47 

18 

28 

84 

73 

79 

0 

83 

71 

77 

0 

77 

66 

72 

0 

68 

55 

62 

4 

59 

46 

53 

12 

53 

40 

47 

18 

29 

84 

73 

79 

0 

83 

71 

77 

0 

77 

65 

71 

0 

67 

55 

61 

5 

59 

45 

52 

13 

53 

40 

47 

18 

30 

84 

73 

79 

0 

82 

71 

77 

0 

76 

65 

71 

0 

67 

55 

61 

5 

59 

45 

52 

13 

53 

40 

47 

18 

31 

84 

72 

78 

0 

82 

70 

76 

0 

67 

54 

61 

5 

53 

40 

47 

18 

-    195 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 
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8 

58 

32 

45 

20 

36 

16 

26 

39 

26 

6 

16  49 

20 

86 

59 

73 

83 

55 

69 

71 

43 

57 

9 

58 

32 

45 

20 

35 

16 

26 

39 

26 

5 

16  49 

21 

87 

59 

73 

83 

55 

69 

70 

42 

56 

9 

57 

31 

44 

21 

35 

15 

25 

40 

26 

5 

16  50 

22 

87 

59 

73 

82 

54 

68 

70 

42 

56 

9 

56 

31 

44 

22 

35 

15 

25 

40 

25 

5 

15  50 

23 

87 

59 

73 

82 

54 

68 

70 

42 

56 

10 

56 

30 

43 

22 

34 

14 

24 

41 

25 

5 

15  50 

24 

87 

59 

73 

82 

54 

68 

69 

41 

55 

10 

55 

30 

43 

23 

34 

14 

24 

41 

25 

4 

15  50 

25 

87 

59 

73 

81 

53 

67 

2 

69 

41 

55 

10 

54 

29 

42 

24 

33 

14 

24 

42 

25 

4 

15  51 

26 

87 

59 

73 

0 

81 

53 

67 

2 

69 

41 

55 

11 

54 

29 

42 

24 

33 

13 

23 

42 

25 

4 

15  51 

27 

87 

59 

73 

0 

81 

53 

67 

2 

68 

40 

54 

11 

53 

28 

41 

25 

32 

13 

23 

43 

25 

3 

14  51 

28 

87 

59 

73 

0 

80 

52 

66 

2 

68 

40 

54 

12 

52 

28 

40 

25 

32 

12 

22 

43 

24 

3 

14  51 

29 

87 

59 

73 

0 

80 

52 

66 

2 

67 

39 

53 

12 

52 

27 

40 

26 

31 

12 

22 

44 

24 

3 

14  52 

30 

87 

59 

73 

0 

80 

52 

66 

2 

67 

39 

53 

12 

51 

27 

39 

26 

31 

12 

22 

44 

24 

2 

13  52 

31 

87 

59 

73 

0 

79 

51 

65 

3 

50 

26 

38 

27 

23 

2 

13  52 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

DEVILS  LAKE,  NORTH  DAKOTA 

715  Fifth  Avenue 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

17 

-  1 

8 

57 

13 

-  5 

4 

61 

24 

6 

15 

50 

39 

21 

30 

35 

60 

37 

49 

17 

69 

47 

58 

7 

2 

17 

-  1 

8 

57 

13 

-  5 

4 

60 

25 

6 

16 

50 

40 

21 

31 

34 

61 

38 

50 

16 

69 

47 

58 

7 

3 

16 

-  2 

7 

58 

14 

-  4 

5 

60 

25 

7 

16 

49 

41 

22 

32 

34 

61 

38 

50 

16 

69 

47 

58 

7 

4 

16 

-  2 

7 

58 

14 

-  4 

5 

60 

25 

7 

16 

49 

42 

23 

33 

33 

62 

38 

50 

16 

70 

48 

59 

7 

5 

16 

-  2 

7 

58 

14 

-  4 

5 

60 

26 

7 

17 

48 

42 

24 

33 

32 

62 

38 

50 

16 

70 

48 

59 

7 

6 

15 

-  3 

6 

59 

14 

-  4 

5 

59 

26 

8 

17 

48 

43 

24 

34 

31 

62 

39 

51 

15 

70 

48 

59 

7 

7 

15 

-  3 

6 

59 

15 

-  3 

6 

59 

27 

8 

18 

48 

44 

25 

35 

31 

63 

39 

51 

15 

71 

49 

60 

6 

8 

15 

-  3 

6 

59 

15 

-  3 

6 

59 

27 

9 

18 

47 

45 

25 

35 

30 

63 

39 

51 

15 

71 

49 

60 

6 

9 

14 

-  4 

5 

60 

15 

-  3 

6 

59 

27 

9 

18 

47 

45 

26 

36 

29 

64 

40 

52 

14 

71 

49 

60 

6 

10 

14 

-  4 

5 

60 

16 

-  3 

7 

58 

28 

10 

19 

46 

46 

27 

37 

28 

64 

40 

52 

14 

72 

50 

61 

6 

11 

14 

-  4 

5 

60 

16 

-  2 

7 

58 

28 

10 

19 

46 

47 

27 

37 

27 

64 

40 

52 

14 

72 

50 

61 

6 

12 

14 

-  4 

5 

60 

17 

-  2 

8 

58 

29 

11 

20 

45 

48 

28 

38 

27 

64 

40 

52 

14 

72 

50 

61 

6 

13 

14 

-  4 

5 

60 

17 

-  2 

8 

57 

29 

11 

20 

45 

48 

29 

39 

26 

65 

41 

53 

13 

73 

51 

62 

5 

14 

13 

-  5 

4 

61 

18 

-  1 

9 

57 

29 

11 

20 

44 

49 

29 

39 

25 

65 

41 

53 

13 

73 

51 

62 

5 

15 

13 

-  5 

4 

61 

18 

-  1 

9 

56 

30 

12 

21 

44 

50 

30 

40 

25 

65 

41 

53 

13 

73 

51 

62 

5 

16 

13 

-  5 

4 

61 

18 

0 

9 

56 

30 

12 

21 

44 

51 

30 

41 

24 

65 

41 

53 

13 

74 

52 

63 

4 

17 

13 

-  5 

4 

61 

19 

0 

10 

56 

31 

12 

22 

43 

52 

31 

42 

24 

66 

42 

54 

12 

74 

52 

63 

4 

18 

13 

-  5 

4 

61 

19 

0 

10 

55 

31 

13 

22 

43 

52 

31 

42 

23 

66 

42 

54 

12 

75 

52 

64 

4 

19 

13 

-  5 

4 

61 

20 

1 

11 

55 

32 

13 

23 

42 

53 

32 

43 

23 

66 

42 

54 

11 

75 

53 

64 

4 

20 

12 

-  6 

3 

62 

20 

1 

11 

54 

32 

14 

23 

42 

54 

32 

43 

22 

66 

43 

55 

11 

75 

53 

64 

4 

21 

12 

-  6 

3 

62 

21 

1 

11 

54 

33 

14 

24 

42 

55 

33 

44 

21 

66 

43 

55 

11 

76 

53 

65 

3 

22 

12 

-  6 

3 

62 

21 

2 

12 

54 

33 

15 

24 

41 

55 

33 

44 

21 

67 

43 

55 

10 

76 

53 

65 

3 

23 

12 

-  6 

3 

62 

21 

2 

12 

53 

34 

15 

25 

41 

56 

34 

45 

20 

67 

44 

56 

10 

76 

54 

65 

3 

24 

12 

-  6 

3 

62 

22 

2 

12 

53 

34 

16 

25 

40 

57 

34 

46 

20 

67 

44 

56 

10 

77 

54 

66 

3 

25 

12 

-  6 

3 

62 

22 

3 

13 

53 

35 

16 

26 

39 

57 

35 

46 

19 

67 

44 

56 

9 

77 

54 

66 

3 

26 

12 

-  6 

3 

62 

23 

3 

13 

52 

35 

17 

26 

38 

58 

35 

47 

19 

68 

45 

57 

9 

77 

55 

66 

2 

27 

12 

-  6 

3 

62 

23 

4 

14 

52 

36 

18 

27 

38 

58 

36 

47 

18 

68 

45 

57 

9 

78 

55 

67 

2 

28 

13 

-  6 

4 

62 

24 

5 

15 

51 

37 

19 

28 

37 

59 

36 

48 

18 

68 

45 

57 

9 

78 

55 

67 

2 

29 

13 

-  6 

4 

61 

PgK    TQ 

37 

19 

28 

37 

59 

37 

48 

17 

68 

46 

57 

8 

78 

55 

.67 

2 

30 

13 

-  5 

4 

61 

V3  lues* 

38 

20 

29 

36 

60 

37 

49 

17 

69 

46 

58 

8 

79 

55 

67 

2 

31 

13 

-  5 

4 

61 

ScUiie  eta 

Feb . 

zo 

39 

20 

30 

36 

69 

46 

58 

8 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

79 

56 

68 

2 

83 

58 

71 

0 

74 

50 

62 

5 

62 

39 

51 

15 

44 

25 

35 

31 

25 

9 

17 

48 

2 

80 

56 

68 

2 

83 

58 

71 

0 

74 

49 

62 

5 

62 

39 

51 

15 

43 

24 

34 

32 

25 

8 

17 

48 

3 

80 

56 

68 

2 

83 

58 

71 

0 

74 

49 

62 

5 

62 

38 

50 

15 

43 

24 

34 

32 

24 

8 

16 

49 

4 

80 

56 

68 

2 

83 

57 

70 

73 

48 

61 

6 

61 

38 

50 

16 

42 

23 

33 

33 

24 

8 

16 

49 

5 

80 

56 

68 

2 

82 

57 

70 

73 

48 

61 

6 

61 

38 

50 

16 

41 

23 

32 

33 

24 

7 

16 

49 

6 

81 

57 

69 

2 

82 

57 

70 

72 

48 

60 

6 

61 

37 

49 

16 

40 

22 

31 

34 

23 

7 

15 

50 

7 

81 

57 

69 

2 

82 

57 

70 

72 

47 

60 

6 

60 

37 

49 

17 

40 

21 

31 

35 

23 

7 

15 

50 

8 

81 

57 

69 

2 

82 

57 

70 

72 

47 

60 

6 

60 

37 

49 

17 

39 

21 

30 

35 

23 

6 

15 

51 

9 

81 

57 

69 

2 

82 

57 

70 

71 

46 

59 

7 

59 

36 

48 

17 

38 

20 

29 

36 

23 

6 

15 

51 

10 

82 

57 

70 

82 

57 

70 

71 

46 

59 

7 

59 

36 

48 

18 

37 

20 

29 

37 

22 

6 

14 

51 

11 

82 

57 

70 

81 

56 

69 

70 

46 

58 

7 

58 

36 

47 

18 

36 

19 

28 

38 

22 

5 

14 

52 

12 

82 

57 

70 

81 

56 

69 

70 

45 

58 

8 

58 

35 

47 

18 

36 

18 

27 

38 

22 

5 

14 

52 

13 

82 

57 

70 

81 

56 

69 

69 

45 

57 

8 

57 

35 

46 

19 

35 

18 

27 

39 

22 

5 

14 

52 

14 

82 

57 

70 

81 

55 

68 

69 

45 

57 

8 

57 

35 

46 

19 

34 

17 

26 

39 

21 

4 

13 

52 

15 

82 

57 

70 

80 

55 

68 

69 

44 

57 

9 

56 

34 

45 

19 

33 

17 

25 

40 

21 

4 

13 

53 

16 

82 

58 

70 

80 

55 

68 

68 

44 

56 

9 

56 

34 

45 

20 

33 

16 

25 

40 

21 

4 

13 

53 

17 

82 

58 

70 

80 

55 

68 

68 

44 

56 

9 

55 

33 

44 

20 

32 

16 

24 

41 

21 

3 

12 

53 

18 

83 

58 

71 

80 

54 

67 

2 

67 

43 

55 

10 

55 

33 

44 

21 

31 

15 

23 

41 

20 

3 

12 

53 

19 

83 

58 

71 

79 

54 

67 

2 

67 

43 

55 

10 

54 

32 

43 

21 

31 

15 

23 

42 

20 

3 

12 

54 

20 

83 

58 

71 

79 

54 

67 

2 

67 

42 

55 

10 

54 

32 

43 

22 

30 

14 

22 

42 

20 

2 

11 

54 

21 

83 

58 

71 

79 

54 

67 

2 

66 

42 

54 

11 

53 

32 

43 

22 

29 

14 

22 

43 

20 

2 

11 

54 

22 

83 

58 

71 

79 

53 

66 

2 

66 

42 

54 

11 

52 

31 

42 

23 

29 

13 

21 

44 

19 

2 

11 

54 

23 

83 

58 

71 

78 

53 

66 

2 

65 

41 

53 

12 

52 

31 

42 

24 

29 

13 

21 

44 

19 

1 

10 

55 

24 

83 

58 

71 

78 

53 

66 

2 

65 

41 

53 

12 

51 

30 

41 

24 

28 

12 

20 

44 

19 

1 

10 

55 

25 

83 

58 

71 

78 

52 

65 

3 

65 

41 

53 

12 

50 

30 

40 

25 

28 

12 

20 

45 

19 

1 

10 

55 

26 

83 

58 

71 

77 

52 

65 

3 

64 

40 

52 

13 

50 

29 

40 

25 

27 

11 

19 

45 

18 

1 

10 

55 

27 

83 

58 

71 

77 

52 

65 

3 

64 

40 

52 

13 

49 

28 

39 

26 

27 

11 

19 

46 

18 

0 

9 

56 

28 

83 

58 

71 

76 

51 

64 

4 

63 

40 

52 

14 

48 

27 

38 

27 

26 

10 

18 

47 

18 

0 

9 

56 

29 

83 

58 

71 

76 

51 

64 

4 

63 

40 

52 

14 

47 

27 

37 

28 

26 

10 

18 

47 

18 

0 

9 

56 

30 

83 

58 

71 

76 

51 

64 

4 

63 

39 

51 

14 

46 

26 

36 

29 

25 

9 

17 

48 

17 

-  1 

8 

57 

31 

83 

58 

71 

75 

50 

63 

4 

45 

26 

36 

30 

17 

-  1 

8 

57 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

FARGO,  NORTH  DAKOTA 

Hector  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

19 

0 

10 

56 

15 

-  4 

6 

59 

27 

7 

17 

48 

42 

23 

33 

33 

63 

38 

51 

15 

72 

48 

60 

7 

2 

19 

0 

10 

56 

16 

-  3 

7 

59 

27 

8 

18 

48 

43 

24 

34 

32 

63 

39 

51 

15 

72 

49 

61 

6 

3 

19 

0 

10 

56 

16 

-  3 

7 

59 

28 

8 

18 

47 

44 

25 

35 

31 

64 

39 

52 

14 

72 

49 

61 

6 

4 

18 

-  1 

9 

57 

16 

-  3 

7 

58 

28 

9 

19 

47 

44 

25 

35 

30 

64 

39 

52 

14 

72 

50 

(.1 

6 

5 

18 

-  1 

9 

57 

17 

-  3 

7 

58 

29 

9 

19 

46 

45 

26 

36 

30 

65 

39 

52 

14 

73 

50 

62 

6 

6 

18 

-  1 

9 

57 

17 

-  2 

8 

58 

29 

10 

20 

46 

46 

26 

36 

29 

65 

40 

53 

13 

73 

50 

62 

6 

7 

18 

-  2 

8 

57 

17 

-  2 

8 

58 

29 

10 

20 

45 

46 

27 

37 

28 

65 

40 

53 

13 

73 

51 

62 

5 

8 

17 

-  2 

8 

57 

18 

-  2 

8 

57 

30 

11 

21 

45 

47 

28 

38 

27 

66 

40 

53 

13 

74 

51 

63 

5 

9 

17 

-  2 

8 

58 

18 

-  1 

9 

57 

30 

11 

21 

44 

48 

28 

38 

26 

66 

41 

54 

12 

74 

51 

63 

5 

10 

17 

-  2 

8 

58 

19 

-  1 

9 

56 

31 

12 

22 

44 

49 

29 

39 

26 

67 

41 

54 

12 

74 

52 

63 

4 

11 

17 

-  2 

8 

58 

19 

-  1 

9 

56 

31 

12 

22 

43 

49 

29 

39 

25 

67 

41 

54 

12 

75 

52 

64 

4 

12 

17 

-  3 

7 

58 

19 

0 

10 

55 

32 

13 

23 

43 

50 

30 

40 

25 

67 

42 

55 

11 

75 

52 

64 

4 

13 

16 

-  3 

7 

58 

20 

0 

10 

55 

32 

14 

23 

42 

51 

30 

41 

24 

67 

42 

55 

11 

75 

53 

64 

4 

14 

16 

-  3 

7 

58 

20 

0 

10 

55 

32 

14 

23 

41 

52 

31 

42 

24 

68 

42 

55 

11 

76 

53 

65 

3 

15 

16 

-  3 

7 

59 

21 

1 

11 

54 

33 

15 

24 

41 

53 

32 

43 

23 

68 

43 

56 

11 

76 

53 

65 

3 

16 

16 

-  3 

7 

59 

21 

1 

11 

54 

33 

15 

24 

40 

53 

32 

43 

22 

68 

43 

56 

11 

76 

54 

65 

3 

17 

16 

-  3 

7 

59 

21 

2 

12 

53 

34 

16 

25 

40 

54 

32 

43 

22 

68 

43 

56 

11 

77 

54 

66 

3 

13 

16 

-  4 

6 

59 

22 

2 

12 

53 

34 

16 

25 

40 

55 

33 

44 

21 

69 

44 

57 

10 

77 

54 

66 

3 

19 

15 

-  4 

6 

59 

22 

2 

12 

53 

34 

17 

26 

39 

56 

33 

45 

20 

69 

44 

57 

10 

77 

55 

66 

2 

20 

15 

-  4 

6 

59 

23 

3 

13 

52 

35 

17 

26 

39 

56 

34 

45 

20 

69 

44 

57 

10 

78 

55 

67 

2 

21 

15 

-  4 

6 

59 

23 

3 

13 

52 

35 

18 

27 

38 

57 

34 

46 

19 

69 

45 

57 

9 

78 

55 

67 

2 

22 

15 

-  4 

6 

59 

24 

4 

14 

51 

36 

18 

27 

38 

58 

35 

47 

19 

69 

45 

57 

9 

79 

55 

67 

2 

23 

15 

-  4 

6 

59 

24 

4 

14 

51 

36 

19 

28 

37 

58 

35 

47 

18 

70 

45 

58 

9 

79 

56 

68 

24 

15 

-  4 

6 

59 
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25 
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0 
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34  32 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  •  1960  Data 

CLEVELAND,  OHIO 


Cleveland 

Hop 

kins 

Air 

por 

t 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

35 

20 

28 

37 

35 

20 

28 

38 

39 

23 

31 

34 

51 

31 

41 

24 

64 

41 

53 

13 

74 

52 

63   5 

2 

35 

20 

28 

37 

35 

20 

28 

38 

39 

23 

31 

34 

51 

31 
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24 
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54 

12 

74 

52 
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35 

20 

28 

37 

35 

20 

28 

38 

39 

23 

31 

34 

51 

31 

41 

23 

65 

42 

54 

12 

75 

53 

64   4 

4 

35 

20 

28 

37 

35 

20 

28 

38 

39 

23 

31 

33 

52 

32 

42 

23 

65 

42 

54 

11 

75 

53 

64   4 

5 

35 

20 

28 

37 

35 

20 

28 

38 

40 

24 

32 

33 

52 

32 

42 

23 

66 

43 

55 

11 

75 

53 

64   4 

6 

34 

20 

27 

37 

35 

20 

28 

38 

40 

24 

32 

33 

53 

32 

43 

22 

66 

43 

55 

11 

75 

53 

64   4 

7 

34 

20 

27 

37 

35 

20 

28 

38 

41 

24 

33 

32 

54 

33 

44 

22 

66 

43 

55 

10 

76 

54 

65   4 

8 

34 

20 

27 

37 

35 

20 

28 

38 

41 

25 

33 

32 

54 

33 

44 

22 

66 

44 

55 

10 

76 

54 

65   3 

9 

34 

20 

27 

37 

35 

20 

28 

38 

41 

25 

33 

32 

54 

33 

44 

21 

67 

44 

56 

10 

76 

54 

65   3 

10 

34 

20 

27 

37 

35 

20 

28 

38 

42 

25 

34 

32 

55 

34 

45 

21 

67 

44 

56 

10 

77 

55 

66   3 

11 

34 

20 

27 

37 

35 

20 

28 

37 

42 

25 

34 

31 

56 

34 

45 

20 

67 

45 

56 

9 

77 

55 

66   3 

12 

35 

20 

28 

37 

35 

20 

28 

37 

43 

26 

35 

31 

56 

34 

45 

20 

68 

45 

57 

9 

77 

55 

66   3 

13 

35 

20 
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37 
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37 
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26 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

COLUMBUS,  OHIO 

Port  Columbus  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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AVG 

DAY 

1 

39 

23 

31 

34 

39 

23 

31 

34 

44 

26 

35 

30 

55 

35 

45 

20 

69 

46 

58 

8 

79 

56 

68 

2 

2 

39 

23 

31 

34 

39 

23 

31 

34 

44 

26 

35 

30 

56 

35 

46 

20 

69 

46 

58 

8 

79 

56 

68 

2 

3 

39 

23 

31 

34 

39 

23 

31 

34 

44 

26 

35 

29 

56 

36 

46 

19 

69 

46 

58 

8 

79 

56 

68 

2 

4 

3  8 

23 

31 

34 

39 

23 

31 

34 

45 

27 

36 

29 

56 

36 

46 

19 

70 

47 

59 

7 

80 

57 

69 

2 

5 

38 

23 

31 

34 

39 

23 

31 

34 

45 

27 

36 

29 

57 

37 

47 

18 

70 

47 

59 

7 

80 

57 

69 

2 

6 

38 

23 

31 

35 

39 

23 

31 

34 

46 

27 

37 

28 

58 

37 

48 

18 

71 

47 

59 

7 

80 

57 

69 

2 

7 

38 

23 

31 

35 

39 

23 

31 

34 

46 

28 

37 

28 

58 

37 

48 

17 

71 

48 

60 

6 

81 

57 

69 

2 

8 

38 

23 

31 

35 

39 

23 

31 

34 

46 

28 

37 

28 

59 

38 

49 

17 

71 

48 

60 

6 

81 

58 

70 

2 

9 

38 

23 

31 

34 

40 

23 

32 

34 

47 

28 

38 

27 

59 

38 

49 

16 

72 

48 

60 

6 

81 

58 

70 

2 

10 

39 

23 

31 

34 

40 

23 

32 

34 

47 

29 

38 

27 

60 

38 

49 

16 

72 

49 

61 

6 

81 

58 

70 

11 

39 

23 

31 

34 

40 

23 

32 

34 

48 

29 

39 

27 

60 

39 

50 

15 

72 

49 

61 

6 

82 

59 

71 

12 

39 

23 

31 

34 

40 

23 

32 

33 

48 

29 

39 

27 

61 

39 

50 

15 

72 

49 

61 

6 

82 

59 

71 

13 

39 

23 

31 

34 

40 

23 

32 

33 

48 

29 

39 

27 

61 
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50 
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61 
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32 

33 

48 

29 

39 

26 

62 

40 

51 

14 

73 

50 

62 

5 

83 

60 

72 
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54 

12 

46 

31 

39 

26 

38 

22 

30 

35 

23 

85 

65 

75 

0 

83 

63 

73 

0 

75 

53 

64 

4 

63 

43 

53 

12 

46 

30 

38 

27 

38 

22 

30 

35 

24 

85 

65 

75 

0 

83 

63 

73 

0 

75 

53 

64 

4 

63 

42 

53 

12 

45 

30 

38 

27 

38 

22 

30 

35 

25 

85 

65 

75 

0 

83 

62 

73 

0 

74 

53 

64 

4 

62 

42 

52 

13 

45 

30 

38 

28 

38 

22 

30 

35 

26 

85 

65 

75 

0 

83 

62 

73 

74 

52 

63 

5 

62 

42 

52 

13 

44 

29 

37 

28 

38 

22 

30 

35 

27 

85 

65 

75 

0 

83 

62 

73 

73 

52 

63 

5 

61 

41 

51 

14 

44 

29 

37 

29 

38 

22 

30 

35 

28 

85 

65 

75 

0 

82 

62 

72 

73 

52 

63 

5 

61 

41 

51 

14 

44 

28 

36 

29 

38 

22 

30 

35 

29 

85 

65 

75 

0 

82 

62 

72 

73 

51 

62 

5 

60 

40 

50 

15 

43 

28 

36 

29 

38 

22 

30 

35 

30 

85 

65 

75 

0 

82 

61 

72 

72 

51 

62 

5 

59 

40 

50 

16 

43 

28 

36 

30 

38 

22 

30 

35 

31 

85 

65 

75 

0 

82 

61 

72 

59 

40 

50 

16 

38 

22 

30 

35 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  ■  1960  Data 

MANSFIELD,  OHIO 

Municipal    Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

35 

20 

28 

37 

35 

19 

27 

38 

39 

22 

31 

35 

50 

31 

41 

25 

64 

43 

54 

12 

74 

52 

63   4 

2 

35 

20 

28 

37 

35 

19 

27 

38 

39 

22 

31 

35 

50 

32 

41 

24 

64 

43 

54 

12 

74 

53 

64   4 

3 

35 

20 

28 

37 

35 

19 

27 

38 

39 

23 

31 

34 

51 

32 

42 

24 

64 

43 

54 

11 

75 

53 

64   4 

4 

3  5 

20 

28 

37 

35 

19 

27 

38 

40 

23 

32 

34 

51 

32 

42 

23 

65 

43 

54 

11 

75 

54 

65   4 

5 

35 

20 

28 

37 

35 

19 

27 

38 

40 

23 

32 

34 

52 

33 

43 

23 

65 

44 

55 

10 

76 

54 

65   4 

6 

35 

20 

28 

37 

35 

19 

27 

38 

40 

23 

32 

33 

52 

33 

43 

22 

66 

44 

55 

10 

76 

54 

65   3 

7 

35 

20 

28 

37 

35 

19 

27 

38 

41 

24 

33 

33 

53 

33 

43 

22 

66 

45 

56 

10 

76 

54 

65   3 

8 

35 

20 

28 

37 

35 

19 

27 

38 

41 

24 

33 

33 

53 

34 

44 

21 

66 

45 

56 

10 

77 

55 

66   3 

9 

35 

20 

28 

37 

35 

19 

27 

38 

41 

24 

33 

32 

54 

34 

44 

21 

67 

45 

56 

9 

77 

55 

66   ? 

10 

35 

20 

28 

38 

35 

19 

27 

38 

42 

25 

34 

32 

54 

35 

45 

20 

67 

45 

56 

9 

77 

56 

67   2 

11 

35 

20 

28 

38 

35 

19 

27 

38 

42 

25 

34 

31 

55 

35 

45 

20 

67 

46 

57 

9 

78 

56 

67   2 

12 

35 

20 

28 

38 

35 

19 

27 

38 

43 

25 

34 

31 

55 

35 

45 

19 

67 

46 

57 

9 

78 

56 

67   2 

13 

35 

20 

28 

38 

35 

19 

27 

37 

43 

26 

35 

31 

56 

36 

46 

19 

68 

46 

57 

8 

78 

57 

68   2 

14 

35 

20 

28 

38 

36 

20 

28 

37 

43 

26 

35 

31 

56 

36 

46 

18 

68 

46 

57 

8 

78 

57 

68   2 

15 

35 

20 

28 

38 

36 

20 

28 

37 

43 

26 

35 

30 

57 

37 

47 

18 

68 

47 

58 

8 

79 

57 

68   2 

16 

35 

20 

28 

38 

36 

20 

28 

37 

44 

27 

36 

30 

57 

37 

47 

18 

69 

47 

58 

8 

79 

57 

68   2 

17 

35 

20 

28 

38 

36 

20 

28 

37 

44 

27 

36 

29 

58 

37 

48 

17 

69 

48 

59 

8 

79 

58 

69   1 

18 

35 

20 

28 

38 

36 

20 

28 

37 

45 

27 

36 

29 

58 

38 

48 

17 

69 

48 

59 

7 

80 

58 

69   1 

19 

35 

20 

28 

38 

36 

20 

28 

37 

45 

27 

36 

29 

59 

38 

49 

17 

70 

48 

59 

7 

80 

58 

69   1 

20 

35 

20 

28 

38 

36 

20 

28 

37 

45 

28 

37 

28 

59 

39 

49 

16 

70 

49 

60 

7 

80 

58 

69   1 

21 

35 

20 

28 

38 

36 

20 

28 

37 

46 

28 

37 

28 

60 

39 

50 

16 

70 

49 

60 

7 

80 

59 

70   1 

22 

35 

20 

28 

38 

36 

20 

28 

37 

46 

28 

37 

28 

60 

39 

50 

15 

71 

49 

60 

6 

81 

59 

70   1 

23 

35 

20 

28 

38 

37 

20 

29 

37 

46 

29 

38 

27 

61 

40 

51 

15 

71 

49 

60 

6 

81 

59 

70   1 

24 

35 

20 

28 

38 

37 

20 

29 

36 

47 

29 

38 

27 

61 

40 

51 

14 

71 

50 

61 

6 

81 

59 

70   1 

25 

35 

20 

28 

38 

37 

21 

29 

36 

47 

29 

38 

27 

62 

40 

51 

14 

71 

50 

61 

6 

81 

59 

70   1 

26 

34 

19 

27 

38 

38 

21 

30 

36 

47 

30 

39 

26 

62 

41 

52 

14 

72 

50 

61 

6 

81 

60 

71   1 

27 

34 

19 

27 

38 

38 

21 

30 

36 

48 

30 

39 

26 

62 

41 

52 

13 

72 

50 

61 

5 

81 

60 

71   1 

28 

34 

19 

27 

38 

39 

22 

31 

35 

48 

30 

39 

26 

63 

42 

53 

13 

73 

51 

62 

5 

82 

60 

71   1 

29 

34 

19 

27 

38 

Feh   oo 

val 
Feb. 

49 

31 

40 

25 

63 

42 

53 

13 

73 

51 

62 

5 

82 

60 

71   1 

30 

34 

19 

27 

38 

ues 
28 

49 

31 

40 

25 

64 

42 

53 

12 

73 

52 

63 

5 

82 

60 

71   1 

31 

34 

19 

27 

38 

Sdluc   ao 

50 

31 

41 

25 

74 

52 

63 

5 

JULV 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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AVG  DAY 

1 

82 

60 

71 

82 

61 

72 

0 

78 

56 

67 

2 

69 

47 

58 

7 

55 

36 

46 

20 

40 

26 

33  32 

2 

82 

60 

71 

82 

61 

72 

0 

78 

56 

67 

2 

69 

47 

58 

7 

54 

36 

45 

20 

40 

26 

33  32 

3 

82 

60 

71 

82 

61 

72 

0 

78 

56 

67 

2 

69 

46 

58 

8 

53 

36 

45 

20 

39 

25 

32  33 

4 

82 

60 

71 

82 

61 

72 

0 

78 

56 

67 

2 

68 

46 

57 

8 

53 

36 

45 

21 

39 

25 

32  33 

5 

82 

60 

71 

82 

61 

72 

0 

77 

55 

66 

2 

68 

46 

57 

8 

52 

35 

44 

21 

38 

24 

31  34 

6 

82 

61 

72 

82 

60 

71 

0 

77 

55 

66 

2 

67 

45 

56 

9 

52 

35 

44 

22 

38 

24 

31  34 

7 

82 

61 

72 

82 

60 

71 

0 

77 

55 

66 

2 

67 

45 

56 

9 

51 

34 

43 

22 

37 

24 

31  35 

8 

82 

61 

72 

82 

60 

71 

0 

77 

55 

66 

2 

67 

45 

56 

9 

51 

34 

43 

23 

37 

24 

31  35 

9 

82 

61 

72 

82 

60 

71 

0 

76 

54 

65 

3 

66 

44 

55 

10 

50 

34 

42 

23 

37 

23 

30  35 

10 

83 

61 

72 

0 

82 

60 

71 

0 

76 

54 

65 

3 

66 

44 

55 

10 

50 

33 

42 

23 

37 

23 

30  35 

11 

83 

61 

72 

0 

82 

60 

71 

0 

76 

54 

65 

3 

65 

44 

55 

11 

49 

33 

41 

24 

36 

23 

30  36 

12 

83 

61 

72 

0 

82 

60 

71 

0 

76 

53 

65 

3 

65 

43 

54 

11 

49 

32 

41 

24 

36 

23 

30  36 

13 

83 

61 

72 

0 

82 

60 

71 

0 

75 

53 

64 

3 

65 

43 

54 

11 

48 

32 

40 

25 

36 

22 

29  36 

14 

83 

61 

72 

0 

82 

60 

71 

75 

53 

64 

3 

64 

43 

54 

12 

48 

32 

40 

25 

36 

22 

29  36 

15 

83 

61 

72 

0 

81 

60 

71 

75 

53 

64 

3 

63 

42 

53 

13 

47 

32 

40 

25 

36 

22 

29  36 

16 

83 

61 

72 

0 

81 

60 

71 

74 

52 

63 

4 

63 

42 

53 

13 

47 

31 

39 

26 

35 

22 

29  37 

17 

83 

61 

72 

0 

81 

60 

71 

74 

52 

63 

4 

62 

42 

52 

13 

46 

31 

39 

26 

35 

22 

29  37 

18 

83 

61 

72 

0 

81 

59 

70 

74 

51 

63 

4 

62 

41 

52 

14 

46 

30 

38 

27 

35 

21 

28  37 

19 

83 

61 

72 

0 

81 

59 

70 

73 

51 

62 

4 

62 

41 

52 

14 

45 

30 

38 

27 

35 

21 

28  37 

20 

83 

61 

72 

0 

81 

59 

70 

73 

51 

62 

4 

61 

41 

51 

14 

45 

30 

38 

28 

35 

21 

28  37 

21 

83 

61 

72 

0 

81 

59 

70 

73 

51 

62 

4 

60 

40 

50 

15 

45 

29 

37 

28 

35 

21 

28  37 

22 

83 

61 

72 

0 

80 

59 

70 

73 

50 

62 

5 

60 

40 

50 

15 

44 

29 

37 

28 

35 

21 

28  37 

23 

83 

61 

72 

0 

80 

59 

70 

72 

50 

61 

5 

60 

40 

50 

15 

44 

29 

37 

29 

35 

21 

28  37 

24 

83 

61 

72 

0 

80 

58 

69 

72 

49 

61 

5 

59 

39 

49 

16 

43 

28 

36 

29 

35 

20 

28  37 

25 

83 

61 

72 

0 

80 

58 

69 

72 

49 

61 

5 

58 

39 

49 

16 

43 

28 

36 

30 

35 

20 

28  37 

26 

83 

61 

72 

0 

'60 

58 

69 

71 

49 

60 

6 

58 

39 

49 

17 

42 

28 

35 

30 

35 

20 

28  37 

27 

83 

61 

72 

0 

80 

58 

69 

71 

49 

60 

6 

58 

38 

48 

17 

42 

28 

35 

30 

35 

20 

28  37 

28 

83 

61 

72 

0 

79 

57 

68 

2 

70 

48 

59 

7 

57 

38 

48 

18 

42 

27 

35 

30 

35 

20 

28  37 

29 

83 

61 

72 

0 

79 

5X 

68 

2 

70 

48 

59 

7 

56 

37 

47 

19 

41 

27 

34 

31 

35 

20 

28  37 

30 

82 

61 

72 

0 

79 

57 

68 

2 

70 

47 

59 

7 

56 

37 

47 

19 

41 

26 

34 

31 

35 

20 

28  37 

31 

82 

61 

72 

0 

78 

56 

67 

2 

55 

37 

46 

19 

35 

20 

28  37 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMFRCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

SANDUSKY,  OHIO 


Pos 

t  Office 

Build  in 

g 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

36 

23 

30 

35 

36 

22 

29 

36 

40 

25 

33 

33 

50 

34 

42 

23 

64 

46 

55 

10 

75 

57 

66   3 

2 

36 

23 

30 

35 

36 

22 

29 

36 

40 

25 

33 

32 

50 

35 

43 

23 

64 

46 

55 

10 

75 

57 

66   3 

3 

36 

23 

30 

35 

36 

22 

29 

36 

40 

26 

33 

32 

51 

35 

43 

22 

65 

46 

56 

9 

76 

57 

67   3 

4 

36 

23 

30 

35 

36 

22 

29 

36 

40 

26 

33 

32 

52 

35 

44 

22 

65 

47 

56 

9 

76 

58 

67   3 

5 

36 

23 

30 

35 

36 

22 

29 

36 

40 

26 

33 

32 

52 

36 

44 

21 

66 

47 

57 

9 

77 

58 

68   2 

6 

36 

23 

30 

35 

36 

22 

29 

36 

41 

26 

34 

31 

52 

36 

44 

21 

66 

47 

57 

9 

77 

59 

68   2 

7 

36 

23 

30 

35 

36 

22 

29 

36 

41 

27 

34 

31 

53 

37 

45 

20 

66 

48 

57 

8 

77 

59 

68   2 

8 

35 

23 

30 

35 

36 

22 

29 

36 

42 

27 

35 

31 

53 

37 

45 

20 

67 

48 

58 

8 

77 

59 

68   2 

9 

35 

23 

30 

35 

36 

22 

29 

36 

42 

27 

35 

30 

54 

37 

46 

19 

67 

49 

58 

8 

78 

59 

69   2 

10 

35 

23 

30 

36 

36 

22 

29 

36 

42 

28 

35 

30 

54 

38 

46 

19 

67 

49 

58 

8 

78 

60 

69   2 

11 

36 

23 

30 

36 

36 

22 

29 

36 

43 

28 

36 

30 

55 

38 

47 

18 

68 

49 

59 

7 

79 

60 

70   2 

12 

36 

23 

30 

36 

36 

22 

29 

36 

43 

28 

36 

29 

56 

39 

48 

18 

68 

49 

59 

7 

79 

60 

70   2 

13 

36 

23 

30 

36 

36 

22 

29 

36 

43 

29 

36 

29 

56 

39 

48 

18 

68 

50 

59 

7 

80 

61 

71   1 

14 

36 

23 

30 

36 

36 

22 

29 

36 

43 

29 

36 

29 

56 

39 

48 

17 

68 

50 

59 

7 

80 

61 

71   1 

15 

36 

23 

30 

36 

36 

22 

29 

36 

44 

29 

37 

28 

57 

40 

49 

17 

69 

50 

60 

6 

80 

62 

71   1 

16 

36 

23 

30 

36 

36 

23 

30 

36 

44 

30 

37 

28 

57 

40 

49 

17 

69 

51 

60 

6 

80 

62 

71   1 

17 

36 

23 

30 

36 

36 

23 

30 

36 

45 

30 

38 

28 

58 

41 

50 

16 

70 

51 

61 

6 

80 

62 

71   1 

18 

36 

23 

30 

36 

36 

23 

30 

36 

45 

30 

38 

27 

58 

41 

50 

16 

70 

52 

61 

6 

81 

62 

72   1 

19 

36 

23 

30 

36 

37 

23 

30 

35 

46 

30 

38 

27 

59 

41 

50 

15 

70 

52 

61 

6 

81 

62 

72   1 

20 

36 

22 

29 

36 

37 

23 

30 

35 

46 

31 

39 

27 

60 

42 

51 

14 

71 

52 

62 

5 

81 

63 

72   1 

21 

36 

22 

29 

36 

37 

23 

30 

35 

46 

31 

39 

26 

60 

42 

51 

14 

71 

52 

62 

5 

82 

63 

73   0 

22 

36 

22 

29 

36 

37 

23 

30 

35 

47 

31 

39 

26 

60 

42 

51 

13 

71 

53 

62 

5 

82 

63 

73   0 

23 

36 

22 

29 

36 

37 

23 

30 

35 

47 

32 

40 

26 

61 

43 

52 

13 

72 

53 

63 

5 

82 

63 

73   0 

24 

36 

22 

29 

36 

37 

23 

30 

34 

47 

32 

40 

25 

61 

43 

52 

12 

72 

54 

63 

5 

82 

64 

73   0 

25 

36 

22 

29 

36 

38 

24 

31 

34 

48 

32 

40 

25 

62 

44 

53 

12 

72 

54 

63 

5 

83 

64 

74   0 

26 

36 

22 

29 

36 

38 

24 

31 

34 

48 

33 

41 

25 

62 

44 

53 

12 

72 

54 

63 

4 

83 

64 

74   0 

27 

36 

22 

29 

36 

39 

24 

32 

33 

48 

33 

41 

25 

62 

44 

53 

11 

73 

54 

64 

4 

83 

64 

74   0 

28 

36 

22 

29 

36 

39 

25 

32 

33 

48 

33 

41 

24 

63 

45 

54 

11 

73 

55 

64 

4 

83 

65 

74   0 

29 

36 

22 

29 

36 

Feb.  29 

1 

49 

34 

42 

24 

64 

45 

55 

11 

74 

55 

65 

4 

83 

65 

74   0 

30 

36 

22 

29 

36 

same  as 

Feb. 

28 

49 

34 

42 

23 

64 

46 

55 

10 

74 

56 

65 

3 

83 

65 

74   0 

31 

36 

22 

29 

36 

50 

34 

42 

23 

75 

56 

66 

3 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

83 

65 

74 

0 

84 

66 

75 

0 

80 

61 

71 

71 

52 

62 

5 

56 

40 

48 

17 

43 

30 

37  29 

2 

83 

65 

74 

0 

84 

66 

75 

0 

80 

61 

71 

71 

52 

62 

5 

56 

40 

48 

17 

42 

29 

36  30 

3 

84 

65 

75 

0 

84 

66 

75 

0 

79 

61 

70 

70 

51 

61 

6 

56 

40 

48 

17 

41 

29 

35  30 

4 

84 

65 

75 

0 

84 

66 

75 

0 

79 

61 

70 

70 

51 

61 

6 

55 

39 

47 

18 

41 

28 

35  31 

5 

84 

65 

75 

0 

84 

66 

75 

0 

79 

60 

70 

69 

51 

60 

6 

54 

39 

47 

19 

40 

28 

34  31 

6 

84 

66 

75 

0 

84 

66 

75 

0 

79 

60 

70 

69 

50 

60 

6 

54 

39 

47 

19 

40 

27 

34  31 

7 

84 

66 

75 

0 

84 

66 

75 

0 

78 

60 

69 

68 

50 

59 

7 

53 

38 

46 

20 

40 

27 

34  32 

8 

84 

66 

75 

0 

84 

66 

75 

0 

78 

60 

69 

68 

50 

59 

7 

53 

38 

46 

20 

39 

27 

33  32 

9 

84 

66 

75 

0 

83 

66 

75 

0 

78 

59 

69 

68 

49 

59 

7 

52 

37 

45 

20 

39 

27 

33  32 

10 

84 

66 

75 

0 

83 

65 

74 

0 

78 

59 

69 

67 

49 

58 

8 

52 

37 

45 

21 

39 

26 

33  32 

11 

84 

66 

75 

0 

83 

65 

74 

0 

77 

58 

68 

67 

49 

58 

8 

51 

37 

44 

21 

39 

26 

33  33 

12 

84 

66 

75 

0 

83 

65 

74 

0 

77 

58 

68 

2 

66 

48 

57 

9 

51 

36 

44 

21 

38 

26 

32  33 

13 

84 

66 

75 

0 

83 

65 

74 

0 

77 

58 

68 

2 

66 

48 

57 

9 

50 

36 

43 

22 

38 

26 

32  33 

14 

84 

66 

75 

0 

83 

65 

74 

0 

76 

58 

67 

2 

66 

47 

57 

9 

50 

36 

43 

22 

38 

25 

32  33 

15 

85 

66 

76 

0 

83 

65 

74 

0 

76 

57 

67 

2 

65 

47 

56 

9 

49 

35 

42 

22 

38 

25 

32  34 

16 

85 

66 

76 

0 

83 

65 

74 

0 

76 

57 

67 

2 

64 

47 

56 

10 

49 

35 

42 

23 

37 

25 

31  34 

17 

85 

66 

76 

0 

83 

65 

74 

0 

75 

57 

66 

2 

64 

46 

55 

10 

49 

34 

42 

23 

37 

25 

31  34 

18 

85 

66 

76 

0 

82 

64 

73 

0 

75 

56 

66 

2 

64 

46 

55 

10 

48 

34 

41 

24 

37 

25 

31  34 

19 

85 

66 

76 

0 

82 

64 

73 

0 

75 

56 

66 

2 

63 

46 

55 

11 

48 

34 

41 

24 

37 

24 

31  34 

20 

85 

66 

76 

0 

82 

64 

73 

0 

75 

56 

66 

2 

63 

45 

54 

11 

47 

33 

40 

25 

37 

24 

31  35 

21 

84 

66 

75 

0 

82 

64 

73 

0 

74 

56 

65 

3 

62 

45 

54 

12 

47 

33 

40 

25 

37 

24 

31  35 

22 

84 

66 

75 

0 

82 

64 

73 

0 

74 

55 

65 

3 

62 

44 

53 

12 

46 

33 

40 

26 

36 

24 

30  35 

23 

84 

66 

75 

0 

82 

64 

73 

0 

73 

55 

64 

3 

61 

44 

53 

13 

46 

32 

39 

26 

36 

24 

30  35 

24 

84 

66 

75 

0 

82 

64 

73 

0 

73 

55 

64 

3 

61 

44 

53 

13 

45 

32 

39 

26 

36 

24 

30  35 

25 

84 

66 

75 

0 

81 

63 

72 

0 

73 

54 

64 

4 

60 

43 

52 

14 

45 

32 

39 

27 

36 

24 

30  35 

26 

84 

66 

75 

0 

81 

63 

72 

73 

54 

64 

4 

60 

43 

52 

14 

45 

31 

38 

27 

36 

23 

30  35 

27 

84 

66 

75 

0 

81 

63 

72 

72 

54 

63 

4 

60 

42 

51 

14 

45 

31 

38 

27 

36 

23 

30  35 

28 

84 

66 

75 

0 

81 

62 

72 

72 

53 

63 

4 

59 

42 

51 

15 

44 

30 

37 

28 

36 

23 

30  35 

29 

84 

66 

75 

0 

80 

62 

71 

71 

53 

62 

4 

58 

42 

50 

15 

43 

30 

37 

28 

36 

23 

30  35 

30 

84 

66 

75 

0 

80 

62 

71 

71 

52 

62 

5 

58 

41 

50 

16 

43 

30 

37 

29 

36 

23 

30  35 

31 

84 

66 

75 

0 

80 

61 

71 

57 

41 

49 

16 

36 

23 

30  35 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

TOLEDO,  OHIO 

Express  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

34 

19 

27 

38 

35 

18 

27 

39 

39 

21 

30 

35 

51 

30 

41 

25 

66 

41 

54 

12 

76 

52 

64 

4 

2 

34 

19 

27 

38 

35 

18 

27 

39 

39 

22 

31 

35 

51 

30 

41 

24 

66 

41 

54 

11 

76 

52 

64 

4 

3 

34 

19 

27 

38 

35 

18 

27 

39 

40 

22 

31 

34 

52 

31 

42 

24 

66 

42 

54 

11 

76 

53 

65 

4 

4 

34 

19 

27 

38 

35 

18 

27 

39 

40 

22 

31 

34 

53 

31 

42 

23 

67 

42 

55 

11 

77 

53 

65 

4 

5 

34 

19 

27 

38 

35 

18 

27 

39 

41 

22 

32 

33 

53 

32 

43 

23 

67 

42 

55 

10 

77 

54 

66 

3 

6 

34 

19 

27 

38 

35 

18 

27 

39 

41 

23 

32 

33 

53 

32 

43 

22 

67 

43 

55 

10 

77 

54 

66 

3 

7 

34 

19 

27 

38 

35 

18 

27 

39 

41 

23 

32 

33 

54 

32 

43 

22 

68 

43 

56 

10 

78 

54 

66 

3 

8 

34 

19 

27 

38 

35 

18 

27 

39 

42 

23 

33 

32 

55 

33 

44 

21 

68 

43 

56 

9 

78 

54 

66 

3 

9 

34 

19 

27 

38 

35 

18 

27 

38 

42 

24 

33 

32 

55 

33 

44 

21 

68 

44 

56 

9 

78 

55 

67 

3 

10 

34 

19 

27 

39 

35 

18 

27 

38 

42 

24 

33 

32 

55 

33 

44 

20 

69 

44 

57 

9 

79 

55 

67 

3 

11 

34 

19 

27 

39 

35 

18 

27 

38 

43 

24 

34 

32 

56 

34 

45 

20 

69 

44 

57 

9 

79 

55 

67 

3 

12 

34 

18 

26 

39 

35 

18 

27 

38 

43 

24 

34 

31 

57 

34 

46 

20 

69 

45 

57 

9 

79 

55 

67 

2 

13 

34 

18 

26 

39 

35 

19 

27 

38 

44 

25 

35 

31 

57 

34 

46 

19 

70 

45 

58 

9 

80 

56 

68 

2 

14 

34 

18 

26 

39 

35 

19 

27 

38 

44 

25 

35 

31 

57 

35 

46 

19 

70 

45 

58 

8 

80 

56 

68 

2 

15 

34 

18 

26 

39 

35 

19 

27 

38 

44 

25 

35 

30 

58 

35 

47 

18 

70 

45 

58 

8 

80 

57 

69 

2 

16 

34 

18 

26 

39 

35 

19 

27 

38 

45 

26 

36 

30 

59 

36 

48 

18 

70 

46 

58 

8 

81 

57 

69 

2 

17 

34 

18 

26 

39 

36 

19 

28 

38 

45 

26 

36 

30 

60 

36 

48 

17 

71 

46 

59 

8 

81 

57 

69 

2 

18 

34 

18 

26 

39 

36 

19 

28 

38 

45 

26 

36 

29 

60 

36 

48 

17 

71 

47 

59 

7 

81 

57 

69 

2 

19 

34 

18 

26 

39 

36 

19 

28 

37 

46 

27 

37 

29 

60 

37 

49 

16 

71 

47 

59 

7 

82 

57 

70 

20 

34 

18 

26 

39 

36 

19 

28 

37 

46 

27 

37 

28 

61 

37 

49 

16 

72 

48 

60 

7 

82 

58 

70 

21 

34 

18 

26 

39 

36 

19 

28 

37 

47 

27 

37 

28 

62 

37 

50 

15 

72 

48 

60 

6 

82 

58 

70 

22 

34 

18 

26 

39 

36 

19 

28 

37 

47 

27 

37 

28 

62 

38 

50 

15 

72 

48 

60 

6 

82 

58 

70 

23 

34 

18 

26 

39 

37 

19 

28 

37 

47 

28 

38 

27 

62 

38 

50 

15 

73 

49 

61 

6 

83 

58 

71 

24 

34 

18 

26 

39 

37 

20 

29 

36 

48 

28 

38 

27 

62 

39 

51 

14 

73 

49 

61 

6 

83 

59 

71 

25 

34 

18 

26 

39 

37 

20 

29 

36 

48 

28 

38 

27 

63 

39 

51 

14 

73 

49 

61 

6 

83 

59 

71 

26 

34 

18 

26 

39 

37 

20 

29 

36 

48 

29 

39 

26 

64 

39 

52 

14 

73 

49 

61 

6 

83 

59 

71 

27 

34 

18 

26 

39 

38 

20 

29 

36 

49 

29 

39 

26 

64 

39 

52 

13 

74 

50 

62 

5 

83 

59 

71 

28 

34 

18 

26 

39 

38 

21 

30 

35 

49 

29 

39 

26 

65 

40 

53 

13 

74 

50 

62 

5 

84 

59 

72 

0 

29 

30 

34 
35 

18 
18 

26 
27 

39 
39 

Feb.  29 

val 

Feb. 

ues 
28 

50 
50 

29 

30 

40 
40 

25 

25 

65 
65 

40 
41 

53 
53 

13 
12 

74 
75 

51 
51 

63 
63 

5 
5 

84 
84 

59 
59 

72 
72 

0 

0 

31 

35 

18 

27 

39 

ScUflfi  3S 

51 

30 

41 

25 

75 

51 

63 

4 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

84 

59 

72 

0 

85 

60 

73 

0 

79 

56 

68 

2 

70 

46 

58 

8 

55 

35 

45 

20 

40 

25 

33 

33 

2 

84 

59 

72 

0 

85 

60 

73 

0 

79 

55 

67 

2 

70 

45 

58 

8 

54 

34 

44 

21 

40 

24 

32 

33 

3 

85 

60 

73 

0 

85 

60 

73 

0 

79 

55 

67 

2 

70 

45 

58 

8 

54 

34 

44 

21 

39 

24 

32 

34 

4 

85 

60 

73 

0 

85 

60 

73 

0 

79 

55 

67 

2 

70 

44 

57 

8 

53 

34 

44 

22 

39 

23 

31 

34 

5 

85 

60 

73 

0 

85 

60 

73 

0 

79 

55 

67 

2 

69 

44 

57 

9 

53 

33 

43 

22 

38 

23 

31 

35 

6 

85 

60 

73 

0 

85 

60 

73 

0 

78 

54 

66 

2 

69 

44 

57 

9 

52 

33 

43 

23 

38 

23 

31 

35 

7 

85 

60 

73 

0 

85 

60 

73 

0 

78 

54 

66 

2 

68 

44 

56 

9 

52 

33 

43 

23 

37 

22 

30 

35 

8 

85 

60 

73 

0 

84 

60 

72 

0 

78 

54 

66 

2 

68 

43 

56 

9 

51 

32 

42 

23 

37 

22 

30 

36 

9 

85 

60 

73 

0 

84 

60 

72 

0 

78 

54 

66 

2 

68 

43 

56 

10 

51 

32 

42 

24 

37 

22 

30 

36 

10 

85 

60 

73 

0 

84 

60 

72 

0 

77 

53 

65 

3 

67 

43 

55 

10 

50 

32 

41 

24 

37 

22 

30 

36 

11 

85 

60 

73 

0 

84 

60 

72 

0 

77 

53 

65 

3 

67 

42 

55 

11 

49 

31 

40 

24 

36 

21 

29 

36 

12 

85 

60 

73 

0 

84 

60 

72 

0 

77 

53 

65 

3 

66 

42 

54 

11 

49 

31 

40 

25 

36 

21 

29 

37 

13 

85 

60 

73 

0 

84 

60 

72 

0 

76 

52 

64 

3 

66 

41 

54 

12 

48 

31 

40 

25 

36 

21 

29 

37 

14 

85 

60 

73 

0 

84 

60 

72 

0 

76 

52 

64 

3 

65 

41 

53 

12 

48 

30 

39 

26 

36 

21 

29 

37 

15 

85 

60 

73 

0 

83 

59 

71 

0 

76 

52 

64 

3 

64 

40 

52 

12 

47 

30 

39 

26 

35 

21 

28 

37 

16 

85 

60 

73 

0 

83 

59 

71 

76 

51 

64 

4 

64 

40 

52 

13 

47 

30 

39 

27 

35 

20 

28 

37 

17 

86 

60 

73 

0 

83 

59 

71 

75 

51 

63 

4 

64 

40 

52 

13 

46 

29 

38 

27 

35 

20 

28 

38 

18 

86 

61 

74 

0 

83 

59 

71 

75 

50 

63 

4 

63 

40 

52 

14 

46 

29 

38 

28 

35 

20 

28 

38 

19 

86 

61 

74 

0 

83 

59 

71 

75 

50 

63 

4 

62 

39 

51 

14 

45 

29 

37 

28 

35 

20 

28 

38 

20 

86 

61 

74 

0 

82 

59 

71 

74 

50 

62 

5 

62 

39 

51 

15 

45 

28 

37 

28 

34 

20 

27 

38 

21 

86 

61 

74 

0 

82 

58 

70 

74 

50 

62 

5 

62 

39 

51 

15 

44 

28 

36 

29 

34 

19 

27 

38 

22 

85 

61 

73 

0 

82 

58 

70 

73 

49 

61 

5 

61 

38 

50 

16 

44 

28 

36 

29 

34 

19 

27 

38 

23 

85 

61 

73 

0 

82 

58 

70 

73 

49 

61 

5 

60 

38 

49 

16 

44 

27 

36 

29 

34 

19 

27 

38 

24 

85 

61 

73 

0 

82 

58 

70 

73 

48 

61 

6 

60 

37 

49 

16 

43 

27 

35 

30 

34 

19 

27 

38 

25 

85 

61 

73 

0 

81 

58 

70 

73 

48 

61 

6 

59 

37 

48 

17 

43 

27 

35 

30 

34 

19 

27 

38 

26 

85 

61 

73 

0 

81 

57 

69 

72 

48 

60 

6 

59 

37 

48 

17 

42 

26 

34 

31 

34 

19 

27 

38 

27 

85 

60 

73 

0 

81 

57 

69 

72 

48 

60 

6 

58 

36 

47 

18 

42 

26 

34 

31 

34 

19 

27 

38 

28 

85 

60 

73 

0 

81 

57 

69 

71 

47 

59 

7 

58 

36 

47 

18 

41 

26 

34 

32 

34 

19 

27 

38 

29 

85 

60 

73 

0 

80 

57 

69 

71 

47 

59 

7 

57 

35 

46 

19 

41 

25 

33 

32 

34 

19 

27 

38 

30 

85 

60 

73 

0 

80 

56 

68 

71 

46 

59 

7 

56 

35 

46 

19 

41 

25 

33 

32 

34 

19 

27 

38 

31 

85 

60 

73 

0 

80 

56 

68 

56 

35 

46 

20 

34 

19 

27 

38 

212    - 


U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

YOUNGSTOWN,  OHIO 

Municipal  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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AVG  DAY 

1 

36 

22 

29 

36 

35 

21 

28 

37 

39 

23 

31 

34 

52 

33 

43 

23 

65 

42 

54 

12 

75 

52 

64   4 

2 

36 

22 

29 

36 

35 

21 

28 

37 

40 

23 

32 

34 

52 

33 

43 

23 

65 

42 

54 

11 

75 

52 

64   4 

3 

36 

22 

29 

36 

36 

20 

28 

37 

40 

23 

32 

33 

52 

33 

43 

22 

66 

43 

55 

11 

75 

53 

64   4 

4 

36 

22 

29 

36 

36 

20 
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4 

60 

38 

49 

16 

50 

31 

41  25 

13 

92 

70 

81 

0 

93 

71 

82 

0 

85 

63 

74 

0 

75 

52 

64 

4 

60 

37 

49 

17 

50 

31 

41  25 

14 

92 

70 

81 

0 

93 

71 

82 

0 

85 

62 

74 

0 

75 

52 

64 

5 

59 

37 

48 

17 

49 

31 

40  25 

15 

92 

70 

81 

0 

93 

70 

82 

0 

85 

62 

74 

0 

75 

52 

64 

5 

58 

37 

48 

18 

49 

30 

40  25 

16 

92 

70 

81 

0 

93 

70 

82 

0 

85 

62 

74 

0 

74 

51 

63 

5 

58 

36 

47 

18 

49 

30 

40  25 

17 

92 

70 

81 

0 

93 

70 

82 

0 

84 

62 

73 

0 

74 

51 

63 

5 

58 

36 

47 

18 

49 

30 

40  26 

18 

92 

70 

81 

0 

93 

70 

82 

0 

84 

61 

73 

0 

74 

50 

62 

6 

57 

36 

47 

19 

49 

30 

40  26 

19 

92 

70 

81 

0 

93 

70 

82 

0 

83 

61 

72 

73 

50 

62 

6 

57 

35 

46 

19 

49 

30 

40  26 

20 

92 

70 

81 

0 

93 

70 

82 

0 

83 

60 

72 

72 

50 

61 

6 

56 

35 

46 

19 

48 

30 

39  26 

21 

92 

70 

81 

0 

93 

70 

82 

0 

83 

60 

72 

72 

49 

61 

7 

56 

35 

46 

20 

48 

30 

39  26 

22 

92 

70 

81 

0 

92 

70 

81 

0 

82 

60 

71 

72 

48 

60 

7 

56 

34 

45 

20 

48 

30 

39  26 

23 

92 

70 

81 

0 

92 

69 

81 

0 

82 

59 

71 

71 

48 

60 

7 

55 

34 

45 

20 

48 

30 

39  26 

24 

92 

70 

81 

0 

92 

69 

81 

0 

82 

59 

71 

71 

48 

60 

8 

55 

34 

45 

21 

48 

29 

39  26 

25 

93 

70 

82 

0 

92 

69 

81 

0 

82 

59 

71 

70 

47 

59 

8 

54 

33 

44 

21 

48 

29 

39  26 

26 

93 

71 

82 

0 

92 

69 

81 

0 

81 

58 

70 

70 

46 

58 

9 

54 

33 

44 

21 

48 

29 

39  27 

27 

93 

71 

82 

0 

91 

69 

80 

0 

81 

58 

70 

69 

46 

58 

9 

53 

33 

43 

22 

47 

29 

38  27 

28 

93 

71 

82 

0 

91 

68 

80 

0 

80 

57 

69 

2 

68 

46 

57 

10 

53 

33 

43 

22 

47 

29 

38  27 

29 

93 

71 

82 

0 

91 

68 

80 

0 

80 

57 

69 

2 

68 

45 

57 

10 

53 

33 

43 

22 

47 

29 

38  27 

30 

93 

71 

82 

0 

90 

63 

79 

0 

80 

57 

69 

2 

67 

44 

56 

10 

53 

32 

43 

22 

47 

29 

38  27 

31 

93 

71 

82 

0 

90 

67 

79 

0 

67 

44 

56 

11 

47 

29 

38  27 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

TULSA,  OKLAHOMA 


Munici 

pal 

Airport 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

48 

29 

39 

27 

48 

28 

38 

27 

56 

34 

45 

20 

65 

42 

54 

12 

75 

54 

65 

2 

82 

63 

73 

0 

2 

47 

29 

38 

27 

48 

28 

38 

27 

56 

34 

45 

20 

66 

43 

55 

12 

75 

54 

65 

2 

83 

63 

73 

0 

3 

47 

28 

38 

27 

48 

28 

38 

27 

56 

34 

45 

20 

66 

43 

55 

11 

75 

54 

65 

2 

83 

64 

74 

0 

4 

47 

28 

38 

27 

49 

28 

39 

26 

57 

34 

46 

20 

66 

43 

55 

11 

75 

54 

65 

2 

84 

64 

74 

0 

5 

47 

28 

38 

28 

49 

29 

39 

26 

57 

34 

46 

20 

67 

44 

56 

10 

75 

55 

65 

2 

84 

64 

74 

0 

6 

47 

28 

38 

28 

49 

29 

39 

26 

57 

35 

46 

19 

67 

45 

56 

10 

76 

55 

66 

2 

84 

64 

74 

0 

7 

47 

28 

38 

28 

50 

29 

40 

26 

57 

35 

46 

19 

68 

45 

57 

9 

76 

55 

66 

2 

85 

65 

75 

0 

8 

47 

28 

38 

28 

50 

29 

40 

26 

58 

35 

47 

19 

68 

45 

57 

9 

76 

56 

66 

2 

85 

65 

75 

0 

9 

47 

28 

38 

28 

50 

29 

40 

25 

58 

35 

47 

19 

68 

46 

57 

9 

76 

56 

66 

2 

85 

66 

76 

0 

10 

47 

28 

38 

28 

50 

30 

40 

25 

58 

35 

47 

19 

69 

46 

58 

8 

77 

56 

67 

2 

86 

66 

76 

0 

11 

47 

28 

38 

28 

51 

30 

41 

25 

58 

36 

47 

18 

69 

47 

58 

8 

77 

56 

67 

2 

86 

66 

76 

0 

12 

47 

28 

38 

28 

51 

30 

41 

25 

59 

36 

48 

18 

69 

47 

58 

8 

77 

57 

67 

2 

86 

67 

77 

0 

13 

47 

27 

37 

28 

51 

30 

41 

25 

59 

36 

48 

18 

70 

47 

59 

7 

77 

57 

67 

2 

87 

67 

77 

0 

14 

46 

27 

37 

28 

51 

30 

41 

24 

59 

36 

48 

18 

70 

47 

59 

7 

77 

57 

67 

2 

87 

67 

77 

0 

15 

46 

27 

37 

28 

52 

31 

42 

24 

59 

37 

48 

17 

71 

48 

60 

6 

77 

57 

67 

2 

87 

68 

78 

0 

16 

46 

27 

37 

28 

52 

31 

42 

24 

60 

37 

49 

17 

71 

49 

60 

6 

78 

57 

68 

2 

88 

68 

78 

0 

17 

46 

27 

37 

28 

52 

31 

42 

23 

60 

37 

49 

17 

71 

49 

60 

6 

78 

58 

68 

88 

68 

78 

0 

18 

46 

27 

37 

28 

53 

31 

42 

23 

60 

37 

49 

16 

72 

49 

61 

5 

78 

58 

68 

88 

68 

78 

0 

19 

47 

27 

37 

28 

53 

32 

43 

23 

61 

38 

50 

16 

72 

50 

61 

5 

78 

59 

69 

88 

69 

79 

0 

20 

47 

27 

37 

28 

53 

32 

43 

23 

61 

38 

50 

16 

72 

50 

61 

5 

79 

59 

69 

89 

69 

79 

0 

21 

47 

27 

37 

28 

53 

32 

43 

22 

62 

38 

50 

16 

72 

51 

62 

4 

79 

59 

69 

89 

69 

79 

0 

22 

47 

27 

37 

28 

54 

32 

43 

22 

62 

39 

51 

15 

73 

51 

62 

4 

79 

59 

69 

89 

69 

79 

0 

23 

47 

27 

37 

28 

54 

32 

43 

22 

62 

39 

51 

15 

73 

51 

62 

4 

79 

60 

70 

90 

69 

80 

0 

24 

47 

27 

37 

28 

54 

33 

44 

21 

62 

39 

51 

15 

73 

51 

62 

4 

80 

60 

70 

90 

70 

80 

0 

25 

47 

27 

37 

28 

55 

33 

44 

21 

62 

40 

51 

15 

74 

52 

63 

3 

80 

60 

70 

90 

70 

80 

0 

26 

47 

27 

37 

28 

55 

33 

44 

21 

63 

40 

52 

14 

74 

52 

63 

3 

80 

60 

70 

90 

70 

80 

0 

27 

47 

27 

37 

28 

55 

33 

44 

20 

63 

40 

52 

14 

74 

53 

64 

3 

81 

61 

71 

90 

70 

80 

0 

28 

47 

27 

37 

28 

56 

34 

45 

20 

64 

41 

53 

14 

74 

53 

64 

3 

81 

61 

71 

91 

70 

81 

0 

29 

47 

28 

38 

28 

64 

41 

53 

14 

75 

53 

64 

3 

81 

62 

72 

91 

70 

81 

0 

30 

48 

28 

38 

27 

Feb.  cv 

val 

ues 

65 

41 

53 

13 

75 

53 

64 

3 

81 

62 

72 

91 

70 

81 

0 

31 

48 

28 

38 

27 

same  as 

Feb. 

28 

65 

42 

54 

13 

82 

62 

72 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

91 

71 

81 

0 

94 

72 

83 

0 

90 

68 

79 

0 

81 

58 

70 

2 

67 

45 

56 

10 

53 

33 

43 

22 

2 

91 

71 

81 

0 

94 

72 

83 

0 

90 

67 

79 

0 

80 

57 

69 

2 

67 

45 

56 

10 

53 

33 

43 

22 

3 

92 

71 

82 

0 

94 

72 

83 

0 

90 

67 

79 

0 

80 

57 

69 

2 

66 

44 

55 

10 

52 

33 

43 

22 

4 

92 

71 

82 

0 

94 

72 

83 

0 

89 

67 

78 

0 

80 

57 

69 

2 

65 

43 

54 

11 

52 

33 

43 

22 

5 

92 

71 

82 

0 

94 

72 

83 

0 

89 

67 

78 

0 

80 

57 

69 

2 

65 

43 

54 

11 

52 

33 

43 

23 

6 

92 

71 

82 

0 

94 

72 

83 

0 

89 

66 

78 

0 

79 

57 

68 

2 

64 

42 

53 

12 

52 

32 

42 

23 

7 

92 

71 

82 

0 

94 

72 

83 

0 

88 

66 

77 

0 

79 

56 

68 

2 

64 

42 

53 

12 

51 

32 

42 

23 

8 

92 

71 

82 

0 

94 

72 

83 

0 

88 

65 

77 

0 

78 

56 

67 

3 

63 

41 

52 

13 

51 

32 

42 

23 

9 

92 

71 

82 

0 

94 

72 

83 

0 

88 

65 

77 

0 

78 

56 

67 

3 

62 

41 

52 

13 

51 

32 

42 

24 

10 

92 

71 

82 

0 

94 

72 

83 

0 

87 

65 

76 

0 

78 

55 

67 

3 

62 

40 

51 

14 

51 

32 

42 

24 

11 

93 

71 

82 

0 

94 

72 

83 

0 

87 

64 

76 

0 

77 

55 

66 

3 

62 

40 

51 

14 

51 

32 

42 

24 

12 

93 

71 

82 

0 

94 

72 

83 

0 

87 

64 

76 

0 

77 

54 

66 

3 

61 

39 

50 

14 

51 

32 

42 

24 

13 

93 

71 

82 

0 

94 

72 

83 

0 

87 

64 

76 

0 

77 

54 

66 

3 

60 

39 

50 

15 

50 

31 

41 

24 

14 

93 

71 

82 

0 

94 

72 

83 

0 

86 

64 

75 

0 

76 

54 

65 

4 

60 

39 

50 

15 

50 

31 

41 

24 

15 

93 

71 

82 

0 

94 

72 

83 

0 

86 

63 

75 

0 

76 

53 

65 

4 

60 

38 

49 

16 

50 

31 

41 

24 

16 

93 

71 

82 

0 

93 

72 

83 

0 

85 

63 

74 

0 

75 

53 

64 

4 

59 

38 

49 

16 

50 

31 

41 

25 

17 

93 

71 

82 

0 

93 

71 

82 

0 

85 

62 

74 

0 

75 

52 

64 

4 

58 

38 

48 

17 

50 

31 

41 

25 

18 

93 

71 

82 

0 

93 

71 

82 

0 

85 

62 

74 

0 

75 

52 

64 

5 

58 

37 

48 

17 

50 

31 

41 

25 

19 

93 

71 

82 

0 

93 

71 

82 

0 

84 

62 

73 

0 

74 

52 

63 

5 

58 

37 

48 

18 

49 

31 

40 

25 

20 

93 

71 

82 

0 

93 

71 

82 

0 

84 

61 

73 

0 

74 

51 

63 

5 

57 

36 

47 

18 

49 

31 

40 

25 

21 

93 

72 

83 

0 

93 

71 

82 

0 

84 

61 

73 

0 

73 

51 

62 

6 

56 

36 

46 

19 

49 

31 

40 

25 

22 

93 

72 

83 

0 

93 

71 

82 

0 

83 

61 

72 

72 

50 

61 

6 

56 

36 

46 

19 

49 

30 

40 

25 

23 

94 

72 

83 

0 

93 

70 

82 

0 

83 

60 

72 

72 

50 

61 

6 

56 

35 

46 

19 

49 

30 

40 

25 

24 

94 

72 

83 

0 

92 

70 

81 

0 

83 

60 

72 

72 

50 

61 

7 

56 

35 

46 

20 

49 

30 

40 

26 

25 

94 

72 

83 

0 

92 

70 

81 

0 

83 

60 

72 

71 

49 

60 

7 

55 

35 

45 

20 

49 

30 

40 

26 

26 

94 

72 

83 

0 

92 

70 

81 

0 

82 

60 

71 

70 

48 

59 

8 

55 

34 

45 

20 

48 

30 

39 

26 

27 

94 

72 

83 

0 

92 

70 

81 

0 

82 

59 

71 

70 

48 

59 

8 

54 

34 

44 

21 

48 

30 

39 

26 

28 

94 

72 

83 

0 

91 

69 

80 

0 

81 

59 

70 

70 

48 

59 

8 

54 

34 

44 

21 

48 

30 

39 

26 

29 

94 

72 

83 

0 

91 

69 

80 

0 

81 

58 

70 

69 

47 

58 

9 

54 

34 

44 

21 

48 

30 

39 

26 

30 

94 

72 

83 

0 

91 

68 

80 

0 

81 

58 

70 

68 

46 

57 

9 

54 

34 

44 

21 

48 

30 

39 

26 

31 

94 

72 

83 

0 

90 

68 

79 

0 

68 

46 

57 

9 

48 

29 

39 

26 

-    215    - 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

ASTORIA,  OREGON 

Clatsop  County  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

47 

36 

42 

23 

48 

35 

42 

23 

51 

36 

44 

21 

53 

39 

46 

19 

59 

43 

51 

14 

62 

47 

55 

10 

2 

47 

36 

42 

23 

48 

35 

42 

23 

51 

36 

44 

21 

53 

39 

46 

19 

59 

43 

51 

14 

62 

47 

55 

10 

3 

47 

36 

42 

23 

48 

35 

42 

23 

51 

36 

44 

21 

53 

39 

46 

19 

59 

43 

51 

14 

62 

48 

55 

10 

4 

47 

35 

41 

24 

48 

35 

42 

23 

51 

36 

44 

21 

53 

39 

46 

19 

59 

44 

52 

13 

63 

48 

56 

10 

5 

47 

35 

41 

24 

49 

35 

42 

23 

52 

37 

45 

21 

54 

39 

47 

18 

60 

44 

52 

13 

63 

48 

56 

10 

6 

47 

35 

41 

24 

49 

35 

42 

23 

52 

37 

45 

21 

54 

39 

47 

18 

60 

44 

52 

13 

63 

48 

56 

10 

7 

47 

35 

41 

24 

49 

35 

42 

23 

52 

37 

45 

21 

54 

40 

47 

18 

60 

44 

52 

13 

63 

48 

56 

9 

8 

46 

35 

41 

24 

49 

36 

43 

23 

52 

37 

45 

21 

54 

40 

47 

18 

60 

44 

52 

13 

63 

48 

56 

9 

9 

46 

35 

41 

24 

49 

36 

43 

22 

52 

37 

45 

21 

55 

40 

48 

18 

60 

44 

52 

13 

63 

49 

56 

9 

10 

46 

35 

41 

24 

49 

36 

43 

22 

52 

37 

45 

21 

55 

40 

48 

18 

60 

44 

52 

13 

63 

49 

56 

9 

11 

46 

35 

41 

24 

50 

36 

43 

22 

52 

37 

45 

21 

55 

40 

48 

17 

60 

44 

52 

13 

63 

49 

56 

9 

12 

46 

35 

41 

25 

50 

36 

43 

22 

52 

37 

45 

21 

55 

40 

48 

17 

60 

44 

52 

13 

64 

49 

57 

9 

13 

46 

35 

41 

25 

50 

36 

43 

22 

52 

37 

45 

21 

55 

41 

48 

17 

60 

44 

52 

13 

64 

49 

57 

9 

14 

46 

35 

41 

25 

50 

36 

43 

22 

52 

37 

45 

21 

56 

41 

49 

17 

60 

45 

53 

12 

64 

49 

57 

8 

15 

46 

35 

41 

25 

50 

36 

43 

22 

52 

37 

45 

21 

56 

41 

49 

17 

61 

45 

53 

12 

64 

50 

57 

8 

16 

46 

35 

41 

25 

50 

36 

43 

22 

52 

37 

45 

21 

56 

41 

49 

17 

61 

45 

53 

12 

64 

50 

57 

8 

17 

46 

35 

41 

25 

50 

36 

43 

22 

52 

37 

45 

21 

56 

41 

49 

16 

61 

45 

53 

12 

64 

50 

57 

8 

18 

46 

35 

41 

25 

50 

36 

43 

22 

52 

37 

45 

21 

56 

41 

49 

16 

61 

45 

53 

12 

64 

50 

57 

8 

19 

46 
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45 
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57 
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45 
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46 

54 
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65 
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23 
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34 

40 
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20 

58 
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54 

11 

65 
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58 
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11 

65 
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58 

7 

25 
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22 
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38 

45 

20 

58 

43 

51 

15 

61 

46 

54 

11 

66 
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59 

7 

26 

47 

34 

41 

24 
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20 
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7 
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21 

52 
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45 

19 

59 
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51 

14 

62 

47 

55 

11 
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47 

35 
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24 

Feb.  29 
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52 

38 

45 

19 

59 

43 

51 

14 

62 

47 

55 

11 

66 

51 

59 

6 

30 

47 

35 

41 

24 

same  as 
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28 

53 

38 

46 

19 

59 

43 

51 

14 

62 

47 

55 
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66 

51 

59 

6 

31 
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35 

42 

24 

53 

38 

46 

19 
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47 

55 
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52 

59 
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68 
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4 
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68 

53 
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4 

68 

51 

60 

5 

65 

47 

56 

9 

57 

42 

50 

16 

51 

37 

44 

21 
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36 

42 

23 

31 

68 

53 

61 

4 

68 

51 

60 

5 

57 

42 

50 

16 

48 

36 

42 

23 

216    - 


U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

BURNS,  OREGON 

Federal  Building 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 
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36 

17 

27 

39 

36 

15 

26 

39 

45 

24 

35 

30 

53 

29 

41 

24 

66 

36 

51 

14 

70 

41 

56   9 

2 

36 

17 

27 

39 

37 

15 

26 

39 

46 

24 

35 

30 

54 

29 

42 

24 

66 

37 

52 

14 

70 

41 

56   9 

3 

36 

16 

26 

39 

37 

15 

26 

39 

46 

24 

35 

30 

54 

29 

42 

24 

66 

37 

52 

14 

70 

41 
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4 

36 

16 

26 
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37 

15 

26 

39 
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24 

35 
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67 
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27 

38 

46 
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35 

30 

55 

29 

42 

23 

67 

37 

52 

13 

71 

42 

57   8 

6 

35 

15 

25 

39 

38 

16 

27 

38 

46 

24 

35 

29 

56 

30 

43 

22 

67 

37 

52 
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7 

35 

15 

25 

40 
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38 
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29 

56 

30 

43 

22 

67 

37 

52 

13 

72 

42 

57   8 

8 

35 

15 

25 

40 

38 

17 
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21 
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80 
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25 
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34 

31 
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28 
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25 

65 
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Feb.  29 

val 

ues 

52 
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25 

65 
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14 

70 

41 

56 
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49 
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28 
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24 
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31 

36 

14 

25 

39 

53 

29 

41 

24 

70 

41 

56 

10 

JUL*! 

AUGUST 
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t 
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DECEMBER 
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DAY 

MAX 
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MIN 
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AVG 

DAY 
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MIN 

AVG  DAY 
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83 
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67 

2 

87 

52 

70 
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21 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 
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AVG 

DAY 
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30 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  -  1960  Data 

PENDLETON,  OREGON 
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34 

40 

25 

31 

84 

52 

68 

0 

80 

5  0 

65 

2 

58 

40 

49 

16 

46 

34 

40 

25 

225    - 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

SEXTON  SUMMIT,  OREGON 

Top  of  Sexton  Mountain 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

39 

30 

35 

31 

39 

29 

34 

31 

43 

31 

37 

28 

48 

32 

40 

25 

58 

39 

49 

17 

61 

43 

52 

13 

2 

39 

30 

35 

31 

39 

30 

35 

31 

43 

31 

37 

28 

48 

33 

41 

24 

58 

39 

49 

17 

61 

43 

52 

13 

3 

39 

30 

35 

31 

39 

30 

35 

31 

43 

31 

37 

28 

48 

33 

41 

24 

58 

39 

49 

17 

62 

43 

53 

13 

4 

3'9 

30 

35 

31 

39 

30 

35 

31 

43 

31 

37 

28 

49 

33 

41 

24 

58 

39 

49 

17 

62 

43 

53 

12 

5 

39 

30 

35 

31 

39 

30 

35 

30 

43 

31 

37 

28 

49 

33 

41 

24 

59 

39 

49 

16 

62 

43 

53 

12 

6 

39 

30 

35 

31 

39 

30 

35 

30 

43 

31 

37 

28 

50 

34 

42 

23 

59 

39 

49 

16 

62 

43 

53 

12 

7 

39 

29 

34 

31 

40 

30 

35 

30 

44 

31 

38 

28 

50 

34 

42 

23 

59 

39 

49 

16 

63 

44 

54 

12 

8 

39 

29 

34 

31 

40 

30 

35 

30 

44 

31 

38 

28 

50 

34 

42 

23 

59 

39 

49 

16 

63 

44 

54 

12 

9 

39 

29 

34 

31 

40 

30 

35 

30 

44 

31 

38 

28 

51 

34 

43 

22 

59 

39 

49 

16 

63 

44 

54 

11 

10 

39 

29 

34 

31 

40 

30 

35 

30 

44 

31 

38 

28 

51 

34 

43 

22 

59 

39 

49 

16 

64 

44 

54 

11 

11 

38 

29 

34 

31 

40 

30 

35 

30 

44 

31 

38 

28 

51 

35 

43 

22 

59 

40 

50 

15 

64 

45 

55 

11 

12 

38 

29 

34 

31 

40 

30 

35 

30 

44 

31 

38 

27 

52 

35 

44 

21 

60 

40 

50 

15 

64 

45 

55 

10 

13 

38 

29 

34 

31 

41 

30 

36 

29 

44 

31 

38 

27 

52 

35 

44 

21 

60 

40 

50 

15 

65 

45 

55 

10 

14 

38 

29 

34 

31 

41 

30 

36 

29 

44 

31 

38 

27 

52 

35 

44 

21 

60 

40 

50 

15 

65 

45 

55 

10 

15 

38 

29 

34 

32 

41 

30 

36 

29 

45 

31 

38 

27 

53 

36 

45 

21 

60 

40 

50 

15 

65 

46 

56 

9 

16 

38 

28 

33 

32 

41 

30 

36 

29 

45 

31 

38 

27 

53 

36 

45 

21 

60 

40 

50 

15 

66 

46 

56 

9 

17 

38 

28 

33 

32 

41 

31 

36 

29 

45 

31 

38 

27 

53 

36 

45 

20 

60 

40 

50 

15 

66 

46 

56 

9 

18 

38 

28 

33 

32 

41 

31 

36 

29 

45 

31 

38 

27 

54 

36 

45 

20 

60 

40 

50 

15 

66 

46 

56 

8 

19 

38 

28 

33 

32 

41 

31 

36 

29 

45 

31 

38 

27 

54 

37 

46 

20 

60 

40 

50 

15 

67 

47 

57 

8 

20 

38 

28 

33 

32 

42 

31 

37 

29 

45 

32 

39 

27 

54 

37 

46 

20 

60 

41 

51 

14 

67 

47 

57 

8 

21 

38 

28 

33 

32 

42 

31 

37 

29 

45 

32 

39 

27 

55 

37 

46 

19 

60 

41 

51 

14 

67 

47 

57 

8 

22 

38 

28 

33 

32 

42 

31 

37 

29 

45 

32 

39 

26 

55 

37 

46 

19 

60 

41 

51 

14 

68 

47 

58 

7 

23 

38 

28 

33 

32 

42 

31 

37 

29 

46 

32 

39 

26 

55 

37 

46 

19 

60 

41 

51 

14 

68 

48 

58 

7 

24 

38 

28 

33 

32 

42 

31 

37 

28 

46 

32 

39 

26 

56 

37 

47 

18 

61 

41 

51 

14 

68 

48 

58 

7 

25 

3  8 

29 

34 

32 

42 

31 

37 

28 

46 

32 

39 

26 

56 

38 

47 

18 

61 

41 

51 

14 

69 

48 

59 

7 

26 

38 

29 

34 

32 

43 

31 

37 

28 

46 

32 

39 

26 

56 

38 

47 

18 

61 

41 

51 

14 

69 

48 

59 

7 

27 

38 

29 

34 

31 

43 

31 

37 

28 

46 

32 

39 

26 

57 

38 

48 

18 

61 

42 

52 

14 

69 

49 

59 

6 

28 

38 

29 

34 

31 

43 

31 

37 

28 

47 

32 

40 

25 

57 

38 

48 

18 

61 

42 

52 

14 

70 

49 

60 

6 

29 

38 

29 

34 

31 

Feb.  29 

val 
Feb. 

47 

32 

40 

25 

57 

38 

48 

18 

61 

42 

52 

14 

70 

49 

60 

6 

30 

38 

29 

34 

31 

28 

47 

32 

40 

25 

57 

38 

48 

18 

61 

42 

52 

13 

71 

50 

61 

5 

31 

39 

29 

34 

31 

47 

32 

40 

25 

61 

42 

52 

13 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

71 

50 

61 

5 

75 

53 

64 

2 

72 

50 

61 

4 

63 

47 

55 

10 

52 

40 

46 

19 

44 

36 

40 

25 

2 

72 

50 

61 

5 

75 

53 

64 

2 

72 

50 

61 

4 

63 

47 

55 

10 

52 

40 

46 

19 

44 

36 

40 

25 

3 

72 

51 

62 

5 

75 

53 

64 

2 

72 

50 

61 

4 

62 

47 

55 

10 

52 

39 

46 

19 

44 

35 

40 

25 

4 

72 

51 

62 

5 

75 

53 

64 

2 

72 

50 

61 

4 

62 

47 

55 

11 

51 

39 

45 

20 

43 

35 

39 

26 

5 

73 

51 

62 

4 

75 

53 

64 

2 

72 

50 

61 

4 

62 

46 

54 

11 

51 

39 

45 

20 

43 

35 

39 

26 

6 

73 

51 

62 

4 

75 

52 

64 

2 

72 

50 

61 

5 

61 

46 

54 

11 

51 

39 

45 

20 

43 

35 

39 

26 

7 

73 

52 

63 

4 

75 

52 

64 

2 

71 

50 

61 

5 

61 

46 

54 

12 

50 

39 

45 

21 

43 

35 

39 

26 

8 

74 

52 

63 

4 

75 

52 

64 

2 

71 

50 

61 

5 

61 

46 

54 

12 

50 

39 

45 

21 

43 

34 

39 

26 

9 

74 

52 

63 

3 

75 

52 

64 

2 

71 

50 

61 

5 

60 

45 

53 

12 

50 

38 

44 

21 

43 

34 

39 

26 

10 

74 

52 

63 

3 

74 

52 

63 

2 

71 

50 

61 

5 

60 

45 

53 

13 

49 

38 

44 

21 

42 

34 

38 

27 

11 

74 

52 

63 

3 

74 

52 

63 

3 

70 

50 

60 

5 

59 

45 

52 

13 

49 

38 

44 

21 

42 

34 

38 

27 

12 

75 

52 

6  4 

3 

74 

52 

63 

3 

70 

50 

60 

5 

59 

44 

52 

13 

49 

38 

44 

22 

42 

34 

38 

27 

13 

75 

53 

64 

3 

74 

52 

63 

3 

70 

50 

60 

6 

59 

44 

52 

13 

48 

38 

43 

22 

42 

34 

38 

27 

14 

75 

53 

64 

2 

74 

52 

63 

3 

69 

50 

60 

6 

58 

44 

51 

14 

48 

38 

43 

22 

42 

33 

38 

27 

15 

75 

53 

64 

2 

74 

52 

63 

3 

69 

50 

60 

6 

58 

44 

51 

14 

48 

38 

43 

22 

42 

33 

38 

28 

16 

75 

53 

64 

2 

74 

51 

63 

3 

69 

50 

60 

6 

58 

44 

51 

14 

48 

38 

43 

22 

42 

33 

38 

28 

17 

75 

53 

64 

2 

74 

51 

63 

3 

69 

50 

60 

6 

57 

43 

50 

14 

47 

37 

42 

22 

41 

33 

37 

28 

18 

75 

53 

64 

2 

74 

51 

63 

3 

68 

50 

59 

6 

57 

43 

50 

15 

47 

37 

42 

23 

41 

33 

37 

28 

19 

75 

53 

64 

2 

74 

51 

63 

3 

68 

50 

59 

6 

57 

43 

50 

15 

47 

37 

42 

23 

41 

32 

37 

28 

20 

75 

53 

64 

2 

74 

51 

63 

3 

68 

50 

59 

6 

56 

43 

50 

15 

46 

37 

42 

23 

41 

32 

37 

28 

21 

75 

53 

64 

2 

74 

51 

63 

3 

67 

49 

58 

7 

56 

42 

49 

16 

46 

37 

42 

24 

41 

32 

37 

29 

22 

75 

54 

65 

2 

73 

51 

62 

3 

67 

49 

58 

7 

56 

42 

49 

16 

46 

37 

42 

24 

41 

32 

37 

29 

23 

76 

54 

65 

73 

51 

62 

3 

67 

49 

58 

7 

55 

42 

49 

16 

46 

37 

42 

24 

41 

32 

37 

29 

24 

76 

54 

65 

73 

51 

62 

3 

66 

49 

58 

8 

55 

42 

49 

17 

46 

37 

42 

24 

40 

31 

36 

29 

25 

76 

54 

65 

73 

51 

62 

3 

66 

49 

58 

8 

55 

41 

48 

17 

45 

36 

41 

24 

40 

31 

36 

29 

26 

76 

54 

65 

73 

51 

62 

3 

65 

49 

57 

8 

54 

41 

48 

17 

45 

36 

41 

24 

40 

31 

36 

30 

27 

76 

54 

65 

73 

51 

62 

3 

65 

49 

57 

8 

54 

41 

48 

18 

45 

36 

41 

24 

40 

31 

36 

30 

28 

76 

54 

65 

73 

50 

62 

4 

65 

48 

57 

9 

54 

41 

48 

18 

44 

36 

40 

25 

40 

31 

36 

30 

29 

76 

53 

65 

2 

73 

50 

62 

4 

64 

48 

56 

9 

53 

40 

47 

18 

44 

36 

40 

25 

40 

31 

36 

30 

30 

75 

53 

64 

2 

73 

50 

62 

4 

64 

48 

56 

9 

53 

40 

47 

19 

44 

36 

40 

25 

40 

31 

36 

30 

31 

75 

53 

64 

2 

72 

50 

61 

4 

53 

40 

47 

19 

40 

30 

35 

30 

226 


U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

CANTON  ISLAND,  SOUTH  PACIFIC 


Topham 

Field 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

88   78   83 

88   78   83 

88 

77   83 

89   78   84 

89   78   84 

90   73   84 

2 

88   78   83 

88   78   83 

88 

77   83 

89   78   84 

89   78   84 

90   78   84 

3 

88   78   83 

88   78   83 

88 

77   83 

89   78   84 

89   78   84 

90   78   84 

4 

88   78   83 

88   78   83 

88 

77   83 

89   78   84 

89   78   84 

90   78   84 

5 

88   78   83 

88   78   83 

88 

77   83 

89   78   84 

89   78   84 

90   78   84 

6 

8  8   78   83 

88   78   83 

88 

77   83 

89   78   84 

89   78   84 

90   78   84 

7 

88   78   83 

88   78   83 

88 

77   83 

89   78   84 

89   78   84 

90   78   84 

0 

88   78   83 

88   78   83 

88 

77   83 

89   78   84 

89   78   84 

90   78   84 

9 

88   78   83 

88   78   83 

88 

77   83 

89   78   84 

89   78   84 

90   78   84 

10 

88   78   83 

88   78   83 

88 

78   83 

89   78   84 

90   78   84 

90   78   84 

11 

88   78   83 

88   78   83 

88 

78   83 

89   78   84 

90   78   84 

90   78   84 

12 

88   78   83 

88   78   83 

88 

78   83 

89   78   84 

90   78   84 

90   78   84 

13 

88   78   83 

88   78   83 

88 

78   83 

89   78   84 

90   78   84 

90   78   84 

14 

88   78   83 

88   78   83 

88 

78   83 

89   78   84 

90   78   84 

90   78   84 

15 

88   78   83 

88   78   83 

88 

78   83 

89   78   84 

90   78   84 

90   78   84 

16 

88   78   83 

88   78   83 

88 

78   83 

39   78   84 

90   78   84 

89   78   84 

17 

88   78   83 

88   78   83 

89 

78   84 

89   78   84 

90   78   84 

89   78   84 

18 

88   78   83 

88   78   83 

89 

78   84 

89   78   84 

90   78   84 

89   78   84 

19 

88   78   83 

88   78   83 

89 

7R   84 

89   78   84 

90   78   84 

89   78   84 

20 

88   78   83 

88   78   83 

89 

78   84 

89   78   84 

90   78   84 

89   78   84 

21 

88   78   83 

88   77   83 

89 

78   84 

89   78   84 

90   78   84 

89   78   84 

22 

88   78   83 

88   77   83 

89 

78   84 

89   78   84 

90   78   84 

89   78   84 

23 

88   78   83 

88   77   83 

89 

78   84 

89   78   84 

90   78   84 

89   78   84 

24 

88   78   83 

88   77   83 

89 

78   84 

89   78   84 

90   78   84 

89   78   84 

25 

88   78   83 

88   77   83 

89 

78   84 

89   78   84 

90   78   84 

89   78   84 

26 

88   78   83 

88   77   83 

89 

78   84 

89   78   84 

90   78   84 

89   78   34 

27 

88   78   83 

88   77   83 

89 

78   84 

39   78   84 

90   78   84 

89   78   84 

28 

88   78   83 

88   77   83 

89 

78   84 

89   78   84 

90   78   84 

89   78   84 

29 
30 
31 

88   78   83 
88   78   83 
88   78   83 

Feb.  29   values 
same  as  Feb.  28 

89 
89 
89 

78   84 
78   84 
78   84 

89   78   84 
89   78   84 

90   78   84 
90   78   84 
90   78   84 

89   78   84 
89   78   84 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

89   78   84 

89   78   84 

89 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

89   78   34 

2 

89   78   84 

89   78   84 

89 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

89   78   84 

3 

89   78   84 

89   78   84 

89 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

89   78   84 

4 

89   78   84 

89   78   84 

89 

78   84 

90   78   84 

89   73   84 

89   78   84 

5 

89   78   84 

89   78   84 

89 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

89   78   84 

6 

89   78   84 

89   78   84 

89 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

89   78   84 

7 

89   78   84 

89   78   84 

89 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

89   78   84 

8 

8  9   78   84 

89   78   84 

89 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

89   78   84 

9 

89   7P   84 

89   78   84 

89 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

89   78   84 

10 

89   7?   84 

89   78   84 

89 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

89   78   84 

11 

89   78   84 

89   78   84 

89 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

89   78   84 

12 

89   78   84 

89   78   84 

89 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

88   78   83 

13 

89   78   84 

89   78   84 

89 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

88   78   83 

14 

89   78   84 

89   77   83 

89 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

88   78   83 

15 

89   78   84 

89   77   83 

89 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

88   78   83 

16 

89   78   84 

89   77   83 

90 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

88   78   83 

17 

R9   7R   84 

89   77   83 

90 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

88   78   83 

18 

89   7R   84 

89   77   83 

90 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

88   78   83 

19 

89   78   84 

89   77   83 

90 

78   84 

90   78   84 

89   78   84 

88   78   83 

20 

89   78   84 

89   77   83 

90 

78   84 

89   78   84 

89   78   84 

88   78   83 

21 

89   78   84 

89   77   83 

90 

78   84 

89   78   84 

89   78   84 

88   78   83 

22 

89   78   84 

89   77   83 

90 

78   84 

89   78   84 

89   78   84 

88   73   83 

23 

89   78   84 

89   78   84 

90 

78   84 

89   78   84 

89   78   84 

88   78   83 

24 

89   78   84 

89   78   84 

90 

78   84 

89   78   84 

89   78   84 

88   78   83 

25 

89   78   84 

89   78   84 

90 

78   84 

89   78   84 

89   78   84 

88   78   83 

26 

89   78   84 

89   78   84 

90 

78   84 

89   78   84 

89   78   84 

88   78   83 

27 

89   78   84 

89   78   84 

90 

78   84 

89   78   34 

89   78   84 

88   78   83 

28 

89   78   84 

89   78   84 

90 

78   84 

89   78   84 

89   78   8A 

88   78   83 

29 

89   78   84 

R9   78   84 

90 

78   84 

89   78   34 

89   78   84 

88   78   83 

30 

89   78   84 

89   78   84 

90 

78   84 

89   78   84 

89   78   84 

88   78   83 

31 

89   78   84 

89   78   84 

89   78   84 

88   78   83 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  ■  1960  Data 

ENIWETOK.  PACIFIC 


Weather  Bureau 

Airport  Station 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

85   78   82 

84   78   81 

85   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

2 

85   78   82 

84   78   81 

85   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

3 

85   78   82 

84   78   81 

85   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

4 

85   78   82 

84   78   81 

85   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

5 

85   78   82 

84   78   81 

85   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

6 

85   78   82 

84   78   81 

85   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

7 

85   78   82 

84   78   81 

85   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

8 

85   78   82 

84   78   81 

85   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

9 

85   78   82 

84   78   81 

85   77   81 

86   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

10 

85   78   82 

84   78   81 

85   78   82 

86   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

11 

85   78   82 

84   78   81 

85   78   82 

86   78   32 

86   79   83 

86   79   83 

12 

85   78   82 

84   78   81 

85   78   82 

86   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

13 

85   78   82 

84   78   81 

85   78   82 

86   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

14 

85   78   82 

84   78   81 

85   78   82 

86   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

15 

85   78   82 

84   77   81 

85   78   82 

86   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

16 

85   78   82 

84   77   81 

35   78   82 

86   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

17 

85   78   82 

84   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

86   79   83 

18 

85   78   82 

84   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

86   79   83 

19 

85   78   82 

84   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

86   79   83 

20 

84   78   81 

84   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

86   79   83 

21 

84   78   81 

85   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

86   79   83 

22 

84   78   81 

85   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

86   79   83 

23 

84   78   81 

85   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

86   79   83 

24 

84   78   81 

85   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

86   79   83 

25 

84   78   81 

85   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

86   79   83 

26 

84   78   81 

85   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

86   79   83 

27 

84   78   81 

85   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

86   79   83 

28 

84   78   81 

85   77   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

86   79   83 

29 

84   78   81 

Feb.  29  values 
same  as  Feb.  28 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

86   79   83 

30 

84   78   81 

85   78   82 

86   79   83 

86   79   83 

86   79   83 

31 

84   78   81 

85   78   82 

86   79   83 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

86   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

86   79   83 

86   79   83 

2 

86   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

86   79   83 

86   79   83 

3 

86   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

86   79   83 

86   79   83 

4 

86   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

86   79   83 

86   79   83 

5 

86   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

86   79   83 

86   79   83 

6 

86   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

86   79   83 

86   79   83 

7 

86   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

86   79   83 

86   79   83 

8 

86   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

86   79   83 

86   79   83 

9 

86   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

86   79   83 

86   79   83 

10 

86   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

86   79   83 

85   79   82 

11 

86   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

86   79   83 

85   79   82 

12 

86   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

87   79   83 

86   79   83 

85   79   82 

13 

86   79   83 

87   79   83 

88   79   84 

87   79   83 

86   79   83 

85   79   82 

14 

86   79   83 

87   79   83 

88   79   84 

87   79   83 

86   79   -83 

85   79   82 

15 

87   79   83 

87   79   83 

88   79   84 

87   79   83 

86   79   83 

85   79   82 

16 

87   79   83 

87   79   83 

88   79   84 

87   79   83 

86   79   83 

85   79   82 

17 

87   79   83 

87   79   83 

88   79   84 

87   79   83 

86   79   83 

85   79   82 

18 

87   79   83 

87   79   83 

88   79   84 

87   79   83 

86   79   83 

85   79   82 

19 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

87   79   83 

86   79   83 

85   79   82 

20 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

87   79   83 

86   79   83 

85   79   82 

21 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

87   79   83 

86   79   83 

85   79   82 

22 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

87   79   83 

86   79   83 

85   78   82 

23 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

87   79   83 

86   79   83 

85   78   82 

24 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

87   79   83 

86   79   83 

85   78   82 

25 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

87   79   83 

86   79   83 

85   78   82 

26 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

87   79   83 

86   79   83 

85   78   82 

27 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

86   79   83 

86   79   83 

85   78   82 

28 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

86   79   83 

86   79   83 

85   78   82 

29 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

86   79   83 

86   79   83 

85   78   82 

30 

87   79   83 

87   79   83 

87   80   84 

86   79   83 

86   79   83 

85   78   82 

31 

87   79   83 

87   79   83 

86   79   83 

85   78   82 
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U   S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  •  1960  Data 

GUAM,  PACIFIC 

Weather  Bureau  Building 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

84   73   79 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

88   73   80 

2 

84   73   79 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

88   73   80 

3 

84   73   79 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

7    81 

88   73   80 

4 

84   73   79 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

7-,   81 

88   73   80 

5 

84   73   79 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

88   73   80 

6 

84   73   79 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

88   73   80 

7 

84   73   79 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

88   73   80 

8 

84   73   79 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

88   73   80 

9 

84   73   79 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

88   73   80 

10 

84   73   79 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

87   73   80 

11 

84   73   79 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

87   73   80 

12 

84   72   78 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

87   73   80 

13 

84   72   78 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

87   73   80 

14 

84   72   78 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

87   73   80 

15 

83   72   78 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

87   73   80 

16 

83   72   78 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

87   73   80 

17 

83   72   78 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

87   73   80 

18 

84   72   78 

84   72   78 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

87   73   80 

19 

84   72   78 

85   72   79 

85 

72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

87   73   80 

20 

84   72   78 

85   72   79 

85 

72   79 

87 

73   80 

87 

74   81 

87   73   80 

21 

84   72   78 

85   72   79 

85 

72   79 

87 

73   80 

87 

73   80 

87   73   80 

22 

84   72   78 

85   72   79 

85 

72   79 

87 

74   81 

87 

73   80 

87   73   80 

23 

84   72   78 

85   72   79 

85 

72   79 

87 

74   81 

87 

73   80 

87   73   80 

24 

84   72   78 

85   72   79 

86 

72   79 

87 

74   81 

87 

73   80 

87   73   80 

25 

84   72   78 

85   72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

87 

73   80 

87   73   80 

26 

84   72   78 

85   72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

87 

73   80 

87   73   80 

27 

84   72   78 

85   72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

87 

73   80 

87   73   80 

28 

84   72   78 

85   72   79 

86 

73   80 

87 

74   81 

87 

73   80 

87   73   80 

29 

84   72   78 

Feb.  29  values 

86 

73   80 

87 

74   81 

88 

73   80 

87   73   80 

30 

84   72   78 

same  as  Feb.  28 

86 

73   80 

87 

74   81 

88 

73   80 

87   73   80 

31 

84   72   78 

86 

73   80 

88 

73   80 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

87   73   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

72   79 

85 

73   79 

85   73   79 

2 

87   73   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

72   79 

85 

73   79 

85   73   79 

3 

87   73   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

72   79 

85 

73   79 

85   73   79 

4 

87   73   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

72   79 

85 

73   79 

85   73   79 

5 

87   73   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

72   79 

85 

73   79 

85   73   79 

6 

87   73   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

72   79 

85 

73   79 

85   73   79 

7 

87   73   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

72   79 

85 

73   79 

85   73   79 

8 

87   73   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

72   79 

85 

73   79 

85   73   79 

9 

87   73   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

72   79 

85 

73   79 

85   73   79 

10 

87   73   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

73   80 

85 

73   79 

85   73   79 

11 

87   72   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

73   80 

85 

73   79 

85   73   79 

12 

87   72   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

73   80 

85 

74   80 

84   73   79 

13 

87   72   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

73   80 

85 

74   80 

84   73   79 

14 

87   72   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

73   80 

85 

74   80 

84   73   79 

15 

87   72   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

73   80 

85 

74   80 

84   73   79 

16 

87   72   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

73   80 

85 

74   80 

84   73   79 

17 

87   72   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

73   80 

85 

74   80 

84   73   79 

18 

87   72   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

73   80 

85 

74   80 

84   73   79 

19 

87   72   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

73   80 

85 

74   80 

84   73   79 

20 

87   72   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

73   80 

85 

74   80 

84   73   79 

21 

87   72   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

73   80 

85 

73   79 

84   73   79 

22 

87   72   80 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

73   80 

85 

73   79 

84   73   79 

23 

86   72   79 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

73   80 

85 

73   79 

84   73   79 

24 

86   72   79 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

73   80 

85 

73   79 

84   73   79 

25 

86   72   79 

86   72   79 

86 

72   79 

86 

73   80 

85 

73   79 

84   73   79 

26 

86   72   79 

86   72   79 

86 

72   79 

85 

73   79 

85 

73   79 

84   73   79 

27 

86   72   79 

86   72   79 

86 

72   79 

85 

73   79 

85 

73   79 

84   73   79 

28 

86   72   79 

86   72   79 

86 

72   79 

85 

73   79 

85 

73   79 

84   73   79 

29 

86   72   79 

86   72   79 

86 

72   79 

85 

73   79 

85 

73   79 

84   73   79 

30 

86   72   79 

86   72   79 

86 

72   79 

85 

73   79 

85 

73   79 

84   73   79 

31 

86   72   79 

86   72   79 

85 

73   79 

84   73   79 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

JOHNSTON  ISLAND,  PACIFIC 

Weather  Building 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

81   74   78 

80   73   77 

81   73   77 

81 

74   78 

82   75   79 

84   76   80 

2 

81   74   78 

80   73   77 

81   73   77 

81 

74   78 

82   75   79 

84   76   80 

3 

81   74   78 

80   73   77 

81   73   77 

81 

74   78 

82   75   79 

84   76   80 

& 

81   74   78 

80   73   77 

81   73   77 

"1 

74   78 

82   75   79 

84   76   80 

5 

81   74   78 

80   73   77 

81   73   77 

81 

74   78 

82   75   79 

84   76   80 

6 

81   74   78 

80   73   77 

81   73   77 

82 

74   78 

82   75   79 

84   76   80 

7 

81   74   78 

80   73   77 

81   73   77 

82 

74   78 

83   75   79 

84   76   80 

8 

81   74   78 

80   73   77 

81   73   77 

82 

74   78 

83   75   79 

84   76   80 

9 

81   74   78 

81   7?   77 

81   73   77 

82 

74   78 

83   75   79 

84   76   80 

10 

81   74   78 

81   73   77 

81   73   77 

82 

74   78 

83   75   79 

84   76   80 

11 

81   74   78 

81   73   77 

81   73   77 

82 

74   78 

83   75   79 

84   76   80 

12 

81   74   78 

81   73   77 

81   73   77 

82 

74   78 

83   75   79 

84   76   80 

13 

81   74   78 

81   73   77 

81   73   77 

82 

74   78 

83   75   79 

84   76   80 

14 

81   74   78 

81   73   77 

81   73   77 

82 

74   73 

83   75   79 

84   76   80 

15 

81   73   77 

81   73   77 

81   73   77 

82 

74   78 

83   75   79 

84   76   80 

16 

81   73   77 

81   73   77 

81   73   77 

82 

74   78 

83   75   79 

84   76   80 

17 

81   73   77 

81   73   77 

81   73   77 

82 

74   78 

83   75   79 

84   76   80 

18 

81   73   77 

81   73   77 

81   73   77 

82 

74   78 

83   75   79 

84   76   80 

19 

81   73   77 

81   73   77 

81   74   78 

82 

74   78 

83   75   79 

84   76   80 

20 

81   73   77 

81   73   77 

81   74   78 

82 

74   78 

83   75   79 

84   77   81 

21 

81   73   77 

81   73   77 

81   74   78 

82 

74   78 

83   75   79 

84   77   81 

22 

81   73   77 

81   73   77 

81   74   78 

82 

74   78 

83   75   79 

84   77   81 

23 

80   73   77 

81   73   77 

81   74   78 

82 

74   78 

83   76   80 

84   77   81 

24 

80   73   77 

81   7?   77 

81   74   78 

82 

74   78 

83   76   80 

84   77   81 

25 

80   73   77 

81   73   77 

81   74   78 

82 

74   78 

83   76   80 

85   77   81 

26 

80   73   77 

81   73   77 

81   74   78 

82 

74   78 

84   76   80 

85   77   81 

27 

80   73   77 

81   73   77 

81   74   78 

82 

75   79 

84   76   80 

85   77   81 

28 

80   73   77 

81   73   77 

81   74   78 

82 

75   79 

84   76   80 

85   77   81 

29 

80   73   77 

Feb.  29  values 

81   74   78 

82 

75   79 

84   76   80 

85   77  „81 

30 

80   73   77 

same  as  Feb.  28 

81   74   78 

82 

75   79 

84   76   80 

85   77   81 

31 

80   73   77 

81   74   78 

84   76   80 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

85   77   81 

85   77   81 

86   78   82 

85 

77   81 

84   76   80 

82   75   79 

2 

85   77   81 

85   77   81 

86   78   82 

35 

77   81 

84   76   80 

82   75   79 

3 

85   77   81 

85   77   81 

86   78   82 

85 

77   81 

84   76   30 

82   75   79 

4 

85   77   81 

85   77   81 

86   78   82 

85 

77   81 

84   76   80 

82   75   79 

5 

85   77   81 

85   77   81 

86   78   82 

85 

77   81 

84   76   80 

82   75   79 

6 

85   77   81 

85   77   81 

86   78   82 

85 

77   81 

84   76   80 

82   75   79 

7 

85   77   81 

85   77   81 

86   78   82 

85 

77   81 

84   76   80 

82   75   79 

8 

85   77   81 

85   77   81 

86   78   82 

35 

77   81 

84   76   80 

82   75   79 

9 

85   77   81 

85   77   81 

86   78   82 

35 

77   81 

84   76   80 

82   75   79 

10 

85   77   81 

85   77   81 

86   78   82 

85 

77   81 

84   76   80 

82   75   79 

11 

8  5   77   81 

85   77   81 

86   78   82 

85 

77   31 

84   76   80 

82   75   79 

12 

85   77   81 

85   77   81 

86   78   82 

85 

77   81 

83   76   80 

82   74   78 

13 

85   77   81 

85   77   81 

86   78   82 

85 

77   81 

83   76   80 

82   74   78 

14 

85   77   81 

85   77   81 

86   78   82 

85 

77   81 

83   76   80 

82   74   78 

15 

85   77   81 

85   78   82 

86   78   82 

85 

77   81 

83   76   80 

82   74   78 

16 

85   77   81 

86   78   82 

86   77   82 

85 

77   81 

83   76   80 

82   74   78 

17 

85   77   81 

86   78   82 

86   77   82 

85 

77   81 

83   76   80 

82   74   78 

18 

85   77   81 

86   78   82 

85   77   81 

85 

77   81 

83   76   80 

82   74   78 

19 

85   77   81 

86   78   82 

85   77   81 

85 

77   31 

83   76   80 

82   74   78 

20 

85   77   81 

36   78   82 

85   77   81 

85 

77   81 

83   76   80 

82   74   78 

21 

85   77   81 

86   78   82 

85   77   81 

35 

77   81 

83   76   80 

82   74   78 

22 

85   77   81 

86   78   82 

85   77   81 

85 

77   81 

83   76   80 

82   74   78 

23 

85   77   81 

86   78   82 

85   77   81 

85 

77   81 

83   76   80 

81   74   78 

24 

85   77   81 

86   78   82 

85   77   81 

85 

77   81 

83   76   80 

81   74   78 

25 

85   77   81 

86   78   82 

85   77   81 

84 

77   81 

83   75   79 

81   74   78 

26 

85   77   81 

86   78   82 

85   77   81 

84 

77   81 

83   75   79 

81   74   78 

27 

85   77   81 

86   78   82 

85   77   81 

84 

77   81 

83   75   79 

81   74   78 

28 

85   77   81 

86   78   82 

85   77   81 

84 

77   81 

83   75   79 

81   74   78 

29 

85   77   81 

86   78   82 

85   77   81 

84 

76   80 

83   75   79 

81   74   78 

30 

85   77   81 

86   78   82 

85   77   81 

84 

76   80 

83   75   79 

81   74   78 

31 

.85   77   81 

86   78   82 

84 

76   80 

81   74   78 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

KOROR  ISLAND,  PACIFIC 

Weather  Bureau  Office 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

86   75   81 

86   74   80 

86   75   81 

87 

75   81 

88   76   82 

87   75   81 

2 

86   75   81 

86   74   80 

86   75   81 

87 

75   81 

88   76   82 

87   75   81 

3 

86   75   81 

86   74   80 

86   75   81 

87 

75   81 

88   76   82 

87   75   81 

4 

86   75   81 

86   74   80 

86   75   81 

87 

75   81 

88   76   82 

87   75   81 

5 

86   75   81 

86   74   80 

86   75   81 

87 

75   81 

88   76   82 

87   75   81 

6 

86   75   81 

86   74   80 

86   75   81 

87 

75   81 

88   76   82 

87   75   81 

7 

86   75   81 

86   74   80 

86   75   81 

87 

75   81 

87   76   82 

87   75   81 

R 

86   75   81 

86   74   80 

86   75   81 

87 

75   81 

87   76   82 

87   75   81 

9 

86   75   81 

86   74   80 

86   75   81 

87 

75   81 

87   76   82 

87   75   81 

10 

86   75   81 

86   74   80 

86   75   81 

87 

75   81 

87   76   82 

87   75   81 

11 

86   75   81 

86   74   80 

87   75   81 

87 

75   81 

87   76   82 

87   75   81 

12 

86   75   81 

86   74   80 

87   75   8] 

87 

75   81 

87   76   82 

87   75   81 

13 

86   75   81 

86   74   80 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

14 

86   75   81 

86   74   8C 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

15 

86   75   81 

86   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

16 

86   75   81 

86   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

17 

86   75   81 

86   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

18 

86   75   81 

86   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

19 

86   75   81 

86   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

20 

86   74   80 

86   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

21 

86   74   80 

86   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

22 

86   74   80 

86   75   81 

87   75   81 

88 

76   82 

87   75   81 

87   75   81 

23 

86   74   80 

86   75   81 

87   75   81 

88 

76   82 

87   75   81 

87   75   81 

^4 

86   74   80 

86   75   81 

87   75   81 

R8 

76   82 

87   75   81 

87   75   81 

25 

86   74   80 

86   75   81 

87   75   81 

88 

76   82 

87   75   81 

87   75   81 

26 

86   74   80 

86   75   81 

87   75   81 

88 

76   82 

87   75   81 

87   75   81 

27 

86   74   80 

86   75   81 

87   75   81 

88 

76   82 

87   75   81 

87   75   81 

28 

86   74   80 

86   75   81 

87   75   81 

R8 

76   82 

87   75   81 

87   75   81 

29 

86   74   80 

Feb.  29  values 

87   75   81 

88 

76   82 

87   75   81 

87   75   81 

30 

86   74   80 

same  as  Feb .  28 

87   75   81 

88 

76   82 

87   75   81 

87   75   81 

31 

86   74   80 

87   75   81 

87   75   81 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

87   75   81 

86   75   81 

87   76   82 

87 

75   81 

87   76   82 

87   75   81 

2 

87   75   81 

86   75   81 

87   76   82 

87 

75   81 

87   76   82 

87   75   81 

3 

87   75   81 

86   75   81 

87   76   82 

87 

75   81 

87   76   82 

87   75   81 

4 

87   75   81 

86   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   76   82 

87   75   81 

5 

87   75   81 

86   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   76   82 

87   75   81 

6 

87   75   81 

86   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   76   82 

87   75   81 

7 

87   75   81 

86   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   76   82 

87   75   81 

8 

87   75   81 

86   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   76   82 

87   75   81 

9 

87   75   81 

86   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   76   82 

87   75   81 

10 

87   75   81 

86   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

11 

87   75   81 

87   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

12 

87   75   81 

87   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

13 

87   75   81 

87   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

14 

87   75   81 

87   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

15 

87   75   81 

87   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

16 

87   75   81 

87   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

17 

87   75   81 

87   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

18 

87   75   81 

87   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

19 

87   75   81 

87   75   81 

R7   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

20 

87   75   81 

87   75   81 

R7   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

87   75   81 

21 

86   75   81 

87   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

86   75   81 

22 

86   75   81 

87   75   81 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

86   75   81 

23 

86   75   81 

87   76   82 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

86   75   81 

24 

86   75   81 

87   76   82 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

86   75   81 

25 

86   75   81 

87   76   82 

87   75   81 

87 

75   81 

87   75   81 

86   75   81 

26 

86   75   81 

87   76   82 

87   75   81 

87 

76   82 

87   75   81 

86   75   81 

27 

86   75   81 

87   76   82 

87   75   81 

87 

76   82 

87   75   81 

86   75   81 

28 

86   75   81 

87   76   82 

87   75   81 

87 

76   82 

87   75   31 

86   75   81 

29 

86   75   81 

87   76   82 

87   75   81 

87 

76   82 

87   75   81 

86   75   81 

30 

86   75   81 

87   76   82 

87   75   81 

87 

76   82 

87   75   81 

86   75   81 

31 

86   75   81 

87   76   82 

87 

76   82 

86   75   81 

231 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

KWAJALEIN,  PACIFIC 

Weather  Bureau  Airport  Station 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

83   78   81 

82   78   80 

82   78   80 

83 

78   81 

83   79   81 

84   78   81 

2 

83   78   81 

82   78   80 

82   78   80 

83 

78   81 

83   79   81 

84   78   81 

3 

83   78   81 

82   78   80 

82   78   80 

83 

78   81 

83   79   81 

84   78   81 

4 

83   78   81 

82   78   80 

82   78   80 

83 

78   81 

83   79   81 

84   78   81 

5 

83   78   81 

82   78   80 

82   78   80 

33 

78   81 

83   79   81 

84   78   81 

6 

83   78   81 

82   78   80 

82   78   80 

83 

78   81 

83   79   81 

84   78   81 

7 

83   78   81 

82   78   80 

82   78   80 

83 

78   81 

83   79   81 

84   78   81 

8 

82   78   80 

82   78   80 

82   78   80 

83 

78   81 

83   79   81 

84   78   81 

9 

82   78   80 

82   78   80 

82   78   80 

83 

78   81 

83   79   81 

84   78   81 

10 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

78   81 

84   79   81 

84   78   81 

11 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

78   81 

84   79   81 

84   78   81 

12 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

78   81 

84   79   81 

84   78   81 

13 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

78   81 

84   78   81 

84   78   81 

14 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

78   81 

84   78   81 

84   78   81 

15 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

78   81 

84   78   81 

84   78   81 

16 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

78   81 

84   78   81 

84   78   81 

17 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

78   81 

84   78   81 

84   78   81 

18 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

78   81 

84   78   81 

84   78   81 

19 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

79   81 

84   78   81 

84   78   81 

20 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

79   81 

84   78   81 

85   78   82 

21 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

79   81 

84   78   81 

85   78   82 

22 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

79   81 

84   78   81 

85   78   82 

23 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

79   81 

84   78   81 

85   78   82 

24 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

79   81 

84   78   81 

85   78   82 

25 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

79   81 

84   78   81 

85   78   82 

26 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

79   81 

84   78   81 

85   78   82 

27 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

79   81 

84   78   81 

85   78   82 

28 

82   78   80 

82   78   80 

83   78   81 

83 

79   81 

84   78   81 

85   78   82 

29 

82   78   80 

Feb.  29  values 

83   78   81 

83 

79   81 

84   78   81 

85   78   82 

30 

82   78   80 

83   78   81 

83 

79   81 

84   78   81 

85   78   82 

31 

82   78   80 

same  as  Feb.  28 

83   78   81 

84   78   81 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

85   78   82 

86   78   82 

86   77   82 

86 

78   82 

85   78   82 

84   78   81 

2 

85   78   82 

86   78   82 

86   77   82 

86 

78   82 

85   78   82 

84   78   81 

3 

85   78   82 

86   78   82 

86   77   82 

86 

78   82 

85   78   82 

84   78   81 

4 

85   78   82 

86   78   82 

86   77   82 

86 

78   82 

85   78   82 

84   78   81 

5 

85   78   82 

86   78   82 

86   77   82 

86 

78   82 

85   78   82 

84   78   81 

6 

85   78   82 

86   78   82 

86   77   82 

86 

78   32 

85   78   82 

84   78   81 

7 

85   78   82 

86   78   82 

86   77   82 

86 

78   82 

85   78   82 

83   78   81 

8 

85   78   82 

86   78   82 

86   77   82 

86 

78   82 

85   78   82 

83   78   81 

9 

85   78   82 

86   78   82 

86   77   82 

86 

78   82 

85   78   82 

83   78   81 

10 

85   78   82 

86   78   82 

86   78   82 

86 

78   82 

85   78   82 

83   78   81 

11 

85   7R   82 

86   78   82 

86   78   82 

86 

78   82 

85   78   82 

83   78   81 

12 

85   78   82 

86   78   82 

86   78   82 

86 

78   82 

85   78   82 

83   78   81 

13 

85   78   82 

86   78   82 

86   78   82 

86 

78   82 

85   78   82 

83   78   81 

14 

85   78   82 

86   78   82 

86   78   82 

86 

78   82 

85   78   82 

83   78   81 

15 

85   78   82 

86   78   82 

87   78   82 

86 

78   82 

85   78   82 

83   78   81 

16 

85   78   82 

86   78   82 

87   78   82 

86 

78   82 

85   78   82 

83   78   81 

17 

85   78   82 

86   78   82 

87   78   82 

86 

78   82 

84   78   81 

83   78   81 

18 

85   78   82 

86   78   82 

86   78   82 

86 

78   82 

84   78   81 

83   78   81 

19 

85   78   82 

86   78   82 

86   78   82 

86 

78   82 

84   78   81 

83   78   81 

20 

85   78   82 

86   78   82 

86   78   82 

86 

78   82 

84   78   81 

83   78   81 

21 

85   73   82 

86   78   82 

86   78   82 

86 

78   82 

84   78   81 

83   78   81 

22 

85   78   82 

86   78   82 

86   78   82 

86 

78   82 

84   78   81 

83   78   81 

23 

85   78   82 

86   78   82 

86   78   82 

86 

78   82 

84   78   81 

83   78   81 

24 

85   78   82 

86   78   82 

86   78   82 

86 

78   82 

84   78   81 

83   78   81 

25 

86   78   82 

86   78   82 

86   78   82 

86 

78   82 

84   78   81 

83   78   81 

26 

86   78   82 

86   77   82 

86   78   82 

86 

78   32 

84   78   81 

83   78   81 

27 

86   78   82 

86   77   82 

86   78   82 

86 

78   82 

84   78   81 

83   78   81 

28 

86   78   82 

86   77   82 

86   78   82 

85 

78   82 

84   78   81 

83   78   81 

29 

86   78   82 

86   77   82 

86   78   82 

85 

78   82 

84   78   81 

83   78   81 

30 

86   78   82 

86   77   82 

86   78   82 

85 

78   82 

84   78   81 

83   78   81 

31 

86   78   82 

86   77   82 

85 

78   82 

83   78   81 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

MAJURO,  MARSHALL  ISLANDS,  PACIFIC 

Majuro  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

84   76   80 

84   76   80 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

2 

84   76   80 

84   76   80 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

3 

84   76   80 

84   76   80 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

4 

84   76   80 

84   76   80 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

5 

84   76   80 

84   76   80 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

6 

84   76   80 

84   76   80 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

7 

84   76   80 

84   76   80 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

8 

84   76   80 

84   76   80 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

9 

84   76   80 

84   76   80 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

10 

84   76   80 

84   76   80 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

11 

84   76   80 

84   76   80 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

12 

84   76   80 

84   76   80 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

13 

84   76   80 

84   76   80 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

14 

84   76   80 

84   76   80 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

15 

84   76   80 

84   76   80 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

16 

84   76   80 

84   76   80 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

17 

84   76   80 

84   76   80 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

18 

84   76   80 

84   76   80 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

19 

84   76   80 

84   77   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

20 

84   76   80 

84   77   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

21 

84   76   80 

85   77   81 

85   76   81 

85 

76   81 

8  5   76   81 

85   76   81 

22 

84   76   80 

85   77   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

23 

84   76   80 

85   77   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

24 

84   76   80 

85   77   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

25 

84   76   80 

85   77   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

26 

84   76   80 

85   77   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

27 

84   76   80 

85   77   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

28 

84   76   80 

85   77   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

29 

84   76   80 

Feb.  29  values 
same  as  Feb.  28 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76  »81 

30 

84   76   80 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

31 

84   76   80 

85   76   81 

85   76   81 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

85   76   81 

85   75   80 

85   76   8  1 

86 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

2 

85   76   81 

85   75   80 

85   76   81 

86 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

3 

85   76   81 

85   75   80 

85   76   81 

86 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

4 

85   76   81 

85   75   80 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

5 

85   76   81 

85   75   80 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

6 

85   76   81 

85   75   80 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

7 

85   76   81 

85   75   80 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

8 

85   76   81 

85   75   80 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

9 

85   76   81 

85   75   80 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

10 

8  5   76   81 

85   75   80 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

11 

85   76   81 

85   75   80 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

85   76   81 

12 

85   76   81 

85   75   80 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

13 

85   76   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

14 

85   76   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

15 

85   76   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

16 

85   76   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

17 

85   76   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

18 

85   76   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

19 

85   76   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

20 

85   76   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

21 

85   76   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

22 

85   76   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

23 

85   75   80 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

24 

85   75   80 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

25 

85   75   80 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

26 

85   75   80 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

27 

85   75   80 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

28 

85   75   80 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

29 

85   75   80 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

30 

85   75   80 

85   76   81 

85   76   81 

85 

76   81 

85   76   81 

84   76   80 

31 

85   75   80 

85   76   81 

85 

76   81 

84   76   80 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

PONAPE  ISLAND,  PACIFIC 

Weather  Bureau  Building 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

86   75   81 

85   76   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   75   81 

86   74   80 

2 

86   75   81 

85   76   81 

86 

75   81 

86 

7  5   8  1 

86   75   81 

86   74   80 

3 

86   75   81 

85   76   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   75   81 

86   74   80 

4 

86   75   81 

85   76   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   75   81 

86   74   80 

5 

86   75   81 

85   76   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   75   81 

86   74   80 

6 

86   75   81 

85   76   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   75   81 

86   74   80 

7 

86   75   81 

85   76   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   75   81 

86   74   80 

8 

86   75   81 

85   76   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   75   81 

86   74   80 

o 

86   75   81 

85   76   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   75   81 

86   74   80 

10 

86   75   81 

85   76   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   75   81 

86   74   80 

11 

86   75   81 

85   76   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   75   81 

86   74   80 

1  2 

86   75   81 

85   76   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   75   81 

86   74   80 

13 

86   75   81 

85   75   80 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   75   81 

86   74   80 

14 

86   75   81 

85   75   80 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   75   81 

86   74   80 

15 

86   75   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   75   81 

86   74   80 

16 

86   75   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   74   80 

86   74   80 

17 

86   75   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   74   80 

86   74   80 

18 

86   75   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   74   80 

86   74   80 

19 

86   75   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   74   80 

86   74   80 

20 

85   75   80 

86   75   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   74   80 

86   74   80 

21 

85   75   80 

86   75   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   74   80 

86   74   80 

22 

85   76   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86 

75   31 

86   74   80 

86   74   80 

23 

85   76   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   74   80 

86   74   80 

24 

85   76   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86 

75   31 

86   74   80 

86   73   80 

25 

85   76   81 

8  6   7  5   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   74   80 

86   73   80 

26 

85   76   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86 

75   31 

86   74   80 

86   73   80 

27 

85   76   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   74   80 

86   73   80 

28 

85   76   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86 

75   31 

86   74   80 

86   73   80 

29 

85   76   81 

Feb.  29  values 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   74   80 

86   73   80 

30 

85   76   81 

same  as  Feb.  28 

86 

75   81 

86 

75   81 

86   74   80 

86   73   80 

31 

85   76   81 

86 

75   81 

86   74   80 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

86   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   30 

86   74   80 

2 

86   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

3 

86   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   30 

86   74   80 

4 

86   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

5 

86   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

6 

86   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

7 

86   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

8 

86   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

9 

86   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

10 

86   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

11 

86   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

12 

86   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

13 

86   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

14 

87   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

15 

87   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

16 

87   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

17 

87   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

1  8 

87   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

19 

87   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

20 

87   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

87   73   80 

86   74   80 

21 

87   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

86   73   80 

86   74   80 

22 

87   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

86   73   80 

86   74   80 

23 

87   73   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

86   73   80 

86   74   80 

24 

87   72   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

86   73   80 

86   75   81 

25 

87   72   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

72   80 

36   73   80 

86   75   81 

26 

87   72   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

73   30 

86   73   80 

86   75   81 

27 

87   72   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

73   80 

86   73   80 

36   75   81 

28 

87   72   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

73   80 

86   73   80 

86   75   81 

29 

87   72   80 

87   72   80 

87 

72   80 

87 

73   80 

86   73   80 

86   75   81 

30 

87   72   80 

87   7?   80 

87 

72   80 

87 

73   80 

86   73   80 

86   75   81 

31 

87   72   80 

87   72   80 

87 

73   80 

86   75   81 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

TRUK,  CAROLINE  ISLANDS,  PACIFIC 

Moen     Island  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

85   77   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

77   81 

85   76   81 

86   76   81 

2 

85   77   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

77   81 

85   76   81 

86   76   81 

3 

85   77   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

77   81 

85   76   81 

86   76   81 

4 

8'5   77   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

77   81 

85   76   81 

86   76   01 

5 

85   77   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

77   81 

85   76   81 

86   76   81 

6 

85   77   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

77   81 

85   76   81 

86   76   81 

7 

85   77   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

77   81 

85   76   81 

86   76   81 

8 

85   77   31 

85   76   81 

85   76   81 

85 

77   81 

85   76   81 

86   76   81 

9 

85   77   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

77   81 

85   76   81 

86   76   81 

10 

85   77   31 

85   76   81 

85   76   81 

85 

77   81 

85   76   81 

86   76   81 

11 

85   77   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

77   81 

85   76   81 

86   76   81 

12 

85   77   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

77   81 

85   76   81 

86   76   81 

13 

85   77   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

77   81 

85   76   81 

86   76   81 

14 

85   77   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

77   81 

85   76   81 

86   76   81 

15 

85   77   81 

85   76   81 

85   76   81 

85 

77   81 

85   76   81 

86   76   81 

16 

85   76   81 

85   76   81 

85   77   81 

85 

77   81 

85   76   81 

86   76   81 

17 

85   76   81 

85   76   81 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

86   76   81 

18 

85   76   81 

85   76   81 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

86   75   81 

19 

85   76   81 

85   76   81 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

86   75   81 

20 

85   76   81 

85   76   81 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

86   75   81 

21 

85   76   81 

85   76   81 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

86   75   81 

22 

85   76   81 

85   76   81 

85   77   81 

85 

76   81 

85   76   81 

86   75   81 

23 

85   76   81 

85   76   81 

85   77   81 

85 

76   81 

86   76   81 

86   75   81 

24 

85   76   81 

85   76   81 

85   77   81 

85 

76   81 

86   76   81 

86   75   81 

25 

85   76   81 

85   76   81 

85   77   81 

85 

76   81 

86   76   81 

86   75   81 

26 

85   76   81 

85   76   81 

85   77   81 

85 

76   81 

86   76   81 

86   75   81 

27 

85   76   81 

85   76   81 

85   77   81 

85 

76   81 

86   76   81 

86   75   81 

28 

85   76   81 

85   76   81 

85   77   81 

85 

76   81 

86   76   81 

86   75   81 

29 

85   76   81 

Feb.  29  values 
same  as  Feb.  28 

85   77   81 

85 

76   81 

86   76   81 

86   75   81 

30 

85   76   81 

85   77   81 

85 

76   81 

86   76   81 

86   75   81 

31 

85   76   81 

85   77   81 

86   76   81 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

86   75   81 

86   75   81 

86   74   80 

87 

75   81 

86   75   81 

86   76   81 

2 

86   75   81 

86   75   81 

86   74   80 

87 

75   81 

86   75   81 

86   76   81 

3 

86   75   81 

86   75   81 

86   74   80 

87 

75   81 

86   75   81 

86   76   81 

4 

86   75   81 

86   75   81 

86   74   80 

87 

75   81 

86   75   81 

86   76   81 

5 

86   75   81 

86   75   81 

86   74   80 

87 

75   81 

86   75   81 

86   76   81 

6 

J6   75   81 

86   75   81 

86   74   80 

87 

75   81 

86   75   81 

85   76   81 

7 

86   75   81 

86   75   81 

86   74   80 

87 

75   81 

86   75   81 

85   76   81 

8 

86   75   81 

86   75   81 

86   74   80 

86 

75   81 

86   75   81 

85   76   81 

9 

86   75   81 

86   75   81 

86   74   80 

86 

75   81 

86   75   81 

85   76   81 

10 

86   75   81 

86   75   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86   75   81 

85   76   81 

11 

86   75   81 

86   75   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86   75   81 

85   76   81 

12 

86   75   81 

86   75   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   76   81 

13 

86   75   81 

86   75   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   76   81 

14 

86   75   81 

86   75   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   76   81 

15 

86   75   81 

86   75   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   76   81 

16 

86   75   81 

86   75   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   76   81 

17 

86   75   81 

86   75   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   76   81 

18 

86   75   81 

86   75   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   76   81 

19 

86   75   81 

86   75   81 

86   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   76   81 

20 

86   75   81 

86   74   80 

86   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   76   81 

21 

86   75   81 

86   74   80 

86   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   76   81 

22 

86   75   81 

86   74   80 

86   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   76   81 

23 

86   7.5   81 

86   74   80 

86   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   77   81 

24 

86   75   81 

86   74   80 

86   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   77   81 

25 

86   75   81 

86   74   80 

86   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   77   81 

26 

86   75   81 

86   74   80 

86   75   31 

86 

75   81 

86   76   81 

85   77   81 

27 

86   75   81 

86   74   80 

86   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   77   81 

28 

86   75   81 

86   74   80 

87   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   77   81 

29 

86   75   81 

86   74   80 

87   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   77   81 

30 

86   75   81 

86   74   80 

87   75   81 

86 

75   81 

86   76   81 

85   77   81 

31 

86   75   81 

86   74   80 

86 

75   81 

85   77   81 
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Terminal 

building 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

82   74   78 

81   73   77 

82   73   78 

82   74   78 

83   74   79 

85   76   81 

2 

82   74   78 

81   73   77 

82   73   78 

32   74   78 

83   75   79 

35   76   81 

3 

82   74   78 

81   73   77 

82   73   78 

82   74   78 

83   75   79 

86   77   82 

4 

82   74   78 

81   73   77 

82   73   78 

32   74   78 

84   75   80 

86   77   82 

5 

82   74   78 

81   73   77 

82   73   78 

82   74   78 

84   75   80 

86   77   82 

6 

82   74   78 

81   73   77 

82   73   78 

82   74   78 

84   75   80 

86   77   82 

7 

82   74   78 

81   73   77 

82   73   78 

83   74   79 

84   75   80 

86   77   82 

8 

82   74   78 

81   73   77 

82   73   78 

83   74   79 

84   75   80 

86   77   82 

9 

82   73   78 

81   7^>   77 

82   73   78 

83   74   79 

84   75   80 

86   77   82 

10 

82   73   78 

81   73   77 

82   73   78 

83   74   79 

84   75   80 

86   77   82 

11 

82   73   78 

81   73   77 

82   73   78 

83   74   79 

84   75   80 

86   77   82 

12 

82   73   78 

81   72   77 

82   73   78 

83   74   79 

84   75   80 

86   77   82 

13 

82   73   78 

81   72   77 

82   73   78 

83   74   79 

84   75   80 

86   77   82 

14 

82   73   78 

81   72   77 

82   73   78 

83   74   79 

8  4   7  5   80, 

86   77   82 

15 

82   73   78 

81   72   77 

82   73   78 

83   74   79 

84   75   80 

86   77   82 

16 

82   73   78 

82   72   77 

82   73   78 

83   74   79 

84   75   80 

86   77   82 

17 

81   73   77 

82   72   77 

82   73   78 

83   74   79 

84   75   80 

86   77   82 

18 

81   73   77 

82   72   77 

82   73   78 

83   74   79 

84   75   80 

86   77   82 

19 

81   7?   77 

82   72   77 

82   73   78 

83   74   79 

84   75   80 

86   77   82 

20 

81   73   77 

82   72   77 

82   73   78 

83   74   79 

84   75   80 

86   77   82 

21 

81   73   77 

82   73   78 

82   73   78 

83   74   79 

84   76   80 

86   77   82 

22 

81   73   77 

82   73   78 

82   73   78 

83   74   79 

85   76   81 

86   77   82 

23 

81   73   77 

82   73   78 

8  2   74   7  8 

83   74   79 

85   76   81 

86   77   82 

24 

81   73   77 

82   73   78 

82   74   78 

83   74   79 

85   76   81 

86   77   82 

25 

81   73   77 

82   73   78 

82   74   78 

83   74   79 

85   76   81 

86   77   82 

26 

81   73   77 

82   73   78 

82   74   78 

83   74   79 

85   76   81 

86   77   82 

27 

81   73   77 

82   73   78 

82   74   78 

83   74   79 

85   76   81 

86   77   82 

28 

81   73   77 

82   73   78 

82   74   78 

83   74   79 

85   76   81 

86   77   82 

29 

81   73   77 

Feb.  29  values 
same  ar  Feb.  28 

82   74   78 

83   74   79 

85   76   81 

86   77   82 

30 
31 

81   73   77 
81   73   77 

82   74   78 
82   74   78 

83   74   79 

85   76   81 
85   76   81 

86   77   82 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

86   77   82 

87   78   83 

87   78   83 

87   78   83 

85   77   81 

84   76   80 

2 

86   77   82 

87   78   83 

87   78   83 

87   78   83 

85   77   81 

84   76   80 

3 

86   77   82 

87   78   83 

87   78   83 

87   78   83 

85   77   81 

84   76   80 

4 

86   77   82 

87   78   83 

87   78   83 

87   77   32 

85   77   81 

84   76   80 

5 

86   77   82 

87   78   83 

87   78   83 

87   77   82 

85   77   81 

34   76   80 

6 

86   77   82 

87   78   83 

87   78   83 

87   77   82 

85   77   81 

83   76   80 

7 

86   77   82 

87   78   83 

87   78   83 

87   77   82 

85   77   81 

83   76   80 

8 

86   77   82 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   82 

85   77   81 

83   76   80 

9 

86   77   82 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   82 

85   77   81 

83   75   79 

10 

86   77   82 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   32 

85   76   81 

83   75   79 

11 

36   77   82 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   82 

85   76   31 

83   75   79 

12 

'6   77   82 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   32 

85   76   81 

83   75   79 

13 

67   77   82 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   32 

85   76   81 

83   75   79 

14 

11       77   8  2 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   82 

85   76   81 

83   75   79 

15 

87   77   82 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   82 

85   76   81 

83   75   79 

16 

87   77   82 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   82 

85   76   81 

83   75   79 

17 

87   77   82 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   82 

84   76   80 

83   75   79 

18 

87   77   82 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   82 

84   76   80 

83   75   79 

19 

87   78   83 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   82 

84   76   80 

83   75   79 

20 

87   78   83 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   82 

84   76   80 

83   75   79 

21 

87   78   83 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   82 

84   76   80 

83   75   79 

22 

87   78   83 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   82 

84   76   80 

82   75   79 

23 

87   78   83 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   82 

84   76   80 

82   75   79 

24 

87   78   83 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   82 

84   76   80 

82   75   79 

25 

87   78   83 

87   78   83 

87   78   83 

86   77   82 

84   76   80 

82   74   78 

26 

87   78   83 

87   78   83 

37   78   83 

86   77   82 

84   76   80 

82   74   78 

27 

87   78   83 

87   78   83 

87   78   83 

85   77   81 

84   76   80 

82   74   78 

28 

87   78   83 

87   78   83 

87   73   83 

85   77   81 

84   76   80 

82   74   78 

29 

87   78   33 

87   78   83 

87   78   83 

85   77   81 

84   76   80 

82   74   78 

30 

87   78   83 

87   78   83 

87   78   83 

85   77   81 

84   76   80 

82   74   78 

31 

87   78   83 

87   78   83 

85   77   81 

82   74   78 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
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YAP  ISLAND,  PACIFIC 


Weather  Station  Building 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

86   76   81 

85   75   80 

86   76   81 

87   76   82 

87   77   82 

88   76   82 

2 

86   76   81 

85   75   80 

86   76   81 

87   76   82 

87   77   82 

88   76   82 

3 

86   76   81 

85   75   80 

86   76   81 

87   76   82 

87   77   82 

88   76   82 

4 

8'6   76   81 

85   75   80 

86   76   81 

87   76   82 

87   77   82 

88   76   82 

5 

86   76   81 

85   75   80 

86   76   81 

87   76   82 

87   77   82 

88   76   82 

6 

86   76   81 

85   75   80 

86   76   81 

87   76   82 

87   77   82 

88   76   82 

7 

86   76   81 

85   75   80 

86   76   81 

87   76   82 

87   77   82 

88   76   82 

8 

86   76   81 

85   75   80 

86   76   81 

87   76   82 

87   77   82 

88   76   82 

9 

85   76   81 

85   75   80 

86   76   81 

87   76   82 

87   77   82 

88   76   82 

10 

85   76   81 

85   75   80 

86   76   81 

87   76   82 

87   77   82 

88   76   82 

11 

85   76   81 

85   75   80 

86   76   81 

87   76   82 

87   76   82 

88   76   82 

12 

85   76   81 

85   75   80 

86   76   81 

87   76   82 

87   76   82 

88   76   82 

13 

85   76   81 

85   75   80 

86   76   81 

87   76   82 

88   76   82 

88   76   82 

14 

85   76   81 

85   75   80 

86   76   81 

87   76   82 

88   76   82 

88   76   82 

15 

85   76   81 

85   75   80 

86   76   81 

87   76   82 

88   76   82 

88   76   82 

16 

85   76   81 

85   76   81 

86   76   8  1 

87   77   82 

88   76   82 

88   76   82 

17 

85   76   81 

85   76   81 

86   76   81 

87   77   82 

88   76   82 

88   76   82 

18 

85   76   81 

85   76   81 

86   76   81 

87   77   82 

88   76   82 

88   76   82 

19 

85   76   81 

85   76   81 

86   76   81 

87   77   82 

88   76   82 

88   76   82 

2D 

85   75   80 

85   76   81 

86   76   81 

87   77   82 

88   76   82 

88   76   82 

21 

85   75   80 

86   76   81 

86   76   81 

87   77   82 

88   76   82 

88   76   82 

22 

85   75   80 

86   76   81 

86   76   81 

87   77   82 

88   76   82 

88   76   82 

23 

85   75   80 

86   76   81 

86   76   81 

87   77   82 

88   76   82 

88   76   82 

24 

85   75   80 

86   76   81 

86   76   81 

87   77   82 

88   76   82 

88   76   82 

25 

85   75   80 

86   76   81 

86   76   81 

87   77   82 

88   76   82 

88   76   82 

26 

85   75   80 

86   76   81 

86   76   81 

87   77   82 

88   76   82 

88   76   82 

27 

85   75   80 

86   76   81 

86   76   81 

87   77   82 

88   76   82 

88   76   82 

28 

85   75   80 

86   76   81 

86   76   81 

87   77   82 

88   76   82 

88   75   82 

29 

85   75   80 

Feb.  29  values 

86   76   81 

87   77   82 

88   76   82 

88   75   82 

30 

85   75   80 

same  as  Feb.  28 

86   76   81 

87   77   82 

88   76   82 

88   75   62 

31 

85   75   80 

86   76   81 

88   76   82 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

88   75   82 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

2 

88   75   82 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

3 

88   75   82 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

4 

88   75   82 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

5 

88   75   82 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

6 

88   75   82 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

86   76   81 

7 

88   75   82 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

86   76   81 

8 

88   75   82 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

86   76   81 

9 

88   75   82 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

86   76   81 

10 

88   75   82 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

87   75   81 

86   76   81 

11 

88   75   82 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

87   75   81 

86   76   81 

12 

88   75   82 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

87   75   81 

86   76   81 

13 

88   75   82 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

14 

88   75   82 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

15 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

16 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

17 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

18 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

19 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

20 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

21 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

22 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

23 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

24 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

25 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

26 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

27 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

28 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

29 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

30 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

88   75   82 

87   76   82 

86   76   81 

31 

87   75   81 

88   75   82 

88   75   82 

86   76   81 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

ALLENTOWN,  PENNSYLVANIA 

Allentown-Bethlehem-Easton  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

37 

21 

29 

36 

37 

21 

29 

36 

42 

23 

33 

33 

53 

33 

43 

22 

68 

44 

56 

9 

77 

54 

66 

2 

2 

37 

21 

29 

36 

37 

20 

29 

36 

42 

23 

33 

32 

53 

33 

43 

22 

68 

44 

56 

9 

77 

54 

66 

2 

3 

37 

21 

29 

36 

37 

20 

29 

36 

42 

24 

33 

32 

54 

33 

44 

21 

68 

45 

57 

9 

77 

55 

66 

2 

4 

37 

21 

29 

36 

37 

20 

29 

36 

42 

24 

33 

32 

55 

34 

45 

21 

69 

45 

57 

8 

77 

55 

66 

2 

5 

37 

21 

29 

36 

37 

20 

29 

37 

43 

25 

34 

31 

55 

34 

45 

20 

69 

45 

57 

8 

78 

56 

67 

2 

6 

36 

21 

29 

36 

37 

20 

29 

37 

43 

25 

34 

31 

56 

34 

45 

20 

69 

46 

58 

8 

78 

56 

67 

2 

7 

36 

21 

29 

36 

37 

20 

29 

37 

44 

25 

35 

31 

56 

35 

46 

19 

70 

46 

58 

7 

78 

56 

67 

2 

8 

36 

21 

29 

36 

37 

20 

29 

37 

44 

25 

35 

30 

57 

35 

46 

19 

70 

46 

58 

7 

79 

36 

68 

1 

9 

36 

21 

29 

36 

37 

20 

29 

37 

44 

26 

35 

30 

57 

36 

47 

18 

70 

47 

59 

7 

79 

56 

6b 

i 

10 

36 

21 

29 

36 

37 

20 

29 

37 

45 

26 

36 

30 

58 

36 

47 

18 

70 

47 

59 

6 

79 

57 

68 

1 

11 

36 

21 

29 

36 

37 

20 

29 

37 

45 

26 

36 

29 

58 

36 

47 

17 

71 

47 

59 

6 

80 

57 

69 

1 

12 

36 

21 

29 

36 

37 

20 

29 

36 

45 

27 

36 

29 

59 

37 

48 

17 

71 

48 

60 

6 

80 

57 

69 

1 

13 

36 

21 

29 

36 

37 

20 

29 

36 

46 

27 

37 

29 

59 

37 

48 

17 

71 

48 

60 

6 

80 

58 

69 

1 

14 

36 

21 

29 

36 

37 

20 

29 

36 

46 

27 

37 

28 

60 

37 

49 

16 

72 

48 

60 

5 

80 

58 

69 

1 

15 

37 

21 

29 

36 

38 

20 

29 

36 

46 

28 

37 

28 

61 

38 

50 

16 

72 

49 

61 

5 

81 

58 

70 

1 

16 

37 

21 

29 

36 

38 

20 

29 

36 

47 

28 

38 

27 

61 

38 

50 

15 

72 

49 

61 

5 

81 

59 

70 

1 

17 

37 

21 

29 

36 

38 

20 

29 

36 

47 

29 

38 

27 

62 

39 

51 

15 

72 

49 

61 

5 

81 

59 

70 

1 

18 

37 

21 

29 

36 

38 

20 

29 

36 

48 

29 

39 

27 

62 

39 

51 

14 

73 

49 

61 

5 

82 

59 

71 

0 

15 

37 

21 

29 

36 

38 

20 

29 

36 

48 

29 

39 

26 

63 

39 

51 

14 

73 

50 

62 

5 

82 

59 

71 

0 

20 

37 

21 

29 

36 

38 

20 

29 

35 

49 

30 

40 

26 

63 

40 

52 

14 

73 

50 

62 

5 

82 

59 

71 

0 

21 

37 

21 

29 

36 

39 

20 

30 

35 

49 

30 

40 

26 

63 

40 

52 

13 

73 

50 

62 

4 

82 

60 

71 

0 

22 

37 

21 

29 

36 

39 

21 

30 

35 

4,9 

30 

40 

25 

64 

41 

53 

13 

74 

51 

63 

4 

83 

60 

72 

0 

23 

37 

21 

29 

36 

39 

21 

30 

35 

50 

30 

40 

25 

64 

41 

53 

13 

74 

51 

63 

4 

83 

60 

72 

0 

24 

37 

21 

29 

36 

39 

21 

30 

35 

50 

31 

41 

25 

65 

41 

53 

12 

74 

51 

63 

4 

83 

60 

72 

0 

25 

37 

21 

29 

36 

40 

21 

31 

34 

50 

31 

41 

24 

65 

42 

54 

12 

74 

52 

63 

3 

83 

61 

72 

0 

26 

37 

21 

29 

36 

40 

21 

31 

34 

51 

31 

41 

24 

65 

42 

54 

11 

75 

52 

64 

3 

83 

61 

72 

0 

27 

37 

21 

29 

36 

41 

22 

32 

34 

51 

32 

42 

23 

66 

42 

54 

11 

75 

52 

64 

3 

84 

61 

73 

0 

28 

37 

21 

29 

36 

41 

22 

32 

34 

52 

32 

42 

23 

66 

43 

55 

11 

75 

53 

64 

3 

84 

61 

73 

0 

29 

37 

21 

29 

36 

T?~K    on 

val 

52 

32 

42 

22 

67 

43 

55 

10 

76 

53 

65 

3 

84 

61 

73 

0 

30 

37 

21 

29 

36 

rer 

t  •  £.J 

ues 

53 

33 

43 

22 

67 

44 

56 

10 

76 

53 

65 

3 

84 

61 

73 

0 

31 

37 

21 

29 

36 

same  as 

Feb. 

28 

53 

33 

43 

22 

76 

54 

65 

2 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

84 

62 

73 

0 

85 

63 

74 

0 

79 

58 

69 

71 

48 

60 

6 

58 

37 

48 

18 

44 

28 

36 

29 

2 

85 

62 

74 

0 

85 

63 

74 

0 

79 

58 

69 

71 

48 

60 

6 

57 

37 

47 

18 

44 

27 

36 

30 

3 

85 

62 

74 

0 

85 

63 

74 

0 

79 

57 

68 

70 

48 

59 

6 

57 

36 

47 

18 

43 

27 

35 

30 

4 

85 

63 

74 

0 

85 

63 

74 

0 

79 

57 

68 

70 

47 

59 

7 

56 

36 

46 

19 

43 

26 

35 

31 

5 

85 

63 

74 

0 

84 

63 

74 

0 

79 

57 

68 

69 

47 

58 

7 

56 

36 

46 

19 

42 

26 

34 

31 

6 

85 

63 

74 

0 

84 

63 

74 

0 

78 

56 

67 

69 

46 

58 

8 

56 

35 

46 

19 

42 

25 

34 

31 

7 

85 

63 

74 

0 

84 

63 

74 

0 

78 

56 

67 

2 

69 

46 

58 

8 

55 

35 

45 

20 

41 

25 

33 

32 

8 

85 

63 

74 

0 

84 

63 

74 

0 

78 

56 

67 

2 

68 

46 

57 

8 

55 

35 

45 

20 

41 

25 

33 

32 

9 

85 

63 

74 

0 

84 

63 

74 

0 

78 

56 

67 

2 

68 

45 

57 

9 

54 

34 

44 

20 

41 

25 

33 

32 

10 

85 

63 

74 

0 

84 

63 

74 

0 

77 

55 

66 

2 

67 

45 

56 

9 

54 

34 

44 

21 

40 

24 

32 

33 

11 

85 

63 

74 

0 

84 

62 

73 

0 

77 

55 

66 

2 

67 

45 

56 

9 

53 

34 

44 

21 

40 

24 

32 

33 

12 

85 

63 

74 

0 

84 

62 

73 

0 

77 

55 

66 

2 

67 

44 

56 

10 

53 

33 

43 

22 

40 

24 

32 

33 

13 

85 

63 

74 

0 

83 

62 

73 

0 

76 

55 

66 

2 

66 

44 

55 

10 

52 

33 

43 

22 

40 

23 

32 

33 

14 

86 

63 

75 

0 

83 

62 

.73 

0 

76 

54 

65 

3 

66 

43 

55 

11 

52 

33 

43 

23 

39 

23 

31 

34 

15 

86 

63 

75 

0 

83 

62 

73 

0 

76 

54 

65 

3 

66 

43 

55 

11 

52 

33 

43 

23 

39 

23 

31 

34 

16 

86 

63 

75 

0 

83 

61 

72 

0 

76 

54 

65 

3 

65 

42 

54 

11 

51 

33 

42 

23 

39 

23 

31 

34 

17 

86 

63 

75 

0 

83 

61 

72 

0 

75 

53 

64 

3 

65 

42 

54 

12 

50 

32 

41 

23 

39 

23 

31 

34 

18 

86 

63 

75 

0 

83 

61 

72 

0 

75 

53 

64 

3 

64 

42 

53 

12 

50 

32 

41 

24 

38 

22 

30 

35 

19 

86 

63 

75 

0 

82 

61 

72 

0 

75 

53 

64 

3 

64 

41 

53 

12 

49 

31 

40 

24 

38 

22 

30 

35 

20 

86 

63 

75 

0 

82 

61 

72 

0 

74 

52 

63 

4 

63 

41 

52 

13 

49 

31 

40 

25 

38 

22 

30 

35 

21 

86 

63 

75 

0 

82 

60 

71 

0 

74 

52 

63 

4 

63 

41 

52 

13 

49 

31 

40 

25 

38 

22 

30 

35 

22 

85 

63 

75 

0 

82 

60 

71 

0 

74 

52 

63 

4 

62 

40 

51 

13 

48 

30 

39 

26 

38 

22 

30 

35 

23 

85 

64 

75 

0 

82 

60 

71 

0 

73 

52 

63 

4 

62 

40 

51 

14 

48 

30 

39 

26 

37 

22 

30 

36 

24 

85 

64 

75 

0 

81 

60 

71 

0 

73 

51 

62 

5 

62 

40 

51 

14 

47 

30 

39 

26 

37 

21 

29 

36 

25 

85 

64 

75 

0 

81 

60 

71 

0 

73 

51 

62 

5 

61 

39 

50 

15 

47 

30 

39 

27 

37 

21 

29 

36 

26 

85 

64 

75 

0 

81 

59 

70 

0 

73 

51 

62 

5 

61 

39 

50 

15 

46 

30 

38 

27 

37 

21 

29 

36 

27 

85 

63 

74 

0 

81 

59 

70 

0 

72 

50 

61 

5 

60 

38 

49 

16 

46 

29 

38 

28 

37 

21 

29 

36 

28 

85 

63 

74 

0 

81 

59 

70 

0 

72 

50 

61 

5 

60 

38 

49 

16 

46 

29 

38 

28 

37 

21 

29 

36 

29 

85 

63 

74 

0 

80 

59 

70 

0 

71 

49 

60 

5 

59 

38 

49 

17 

45 

28 

37 

29 

37 

21 

29 

36 

30 

85 

63 

74 

0 

80 

58 

69 

0 

71 

49 

60 

6 

59 

37 

48 

17 

45 

28 

37 

29 

37 

21 

29 

36 

31 

65 

63 

74 

0 

80 

58 

69 

0 

58 

37 

48 

18 

37 

21 

29 

36 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bas«d  on  1931  •  1960  Data 

ERIE,  PENNSYLVANIA 


Port  E 

rie 

Airp 

ort 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

34 

21 

28 

37 

34 

20 

27 

38 

37 

21 

29 

36 

48 

31 

40 

26 

61 

42 

52 

14 

71 

52 

62 

5 

2 

34 

21 

28 

37 

34 

19 

27 

38 

37 

21 

29 

36 

48 

31 

40 

25 

61 

42 

52 

14 

72 

53 

63 

5 

3 

34 

21 

28 

37 

34 

19 

27 

39 

37 

21 

29 

36 

49 

31 

40 

25 

62 

43 

53 

13 

73 

53 

63 

4 

4 

34 

21 

28 

37 

33 

19 

26 

39 

37 

21 

29 

35 

49 

32 

41 

25 

62 

43 

53 

13 

73 

54 

64 

4 

5 

34 

21 

28 

37 

33 

19 

26 

39 

38 

22 

30 

35 

49 

32 

41 

24 

63 

43 

53 

12 

73 

54 

64 

4 

6 

34 

21 

28 

37 

33 

19 

26 

39 

38 

22 

30 

35 

50 

33 

42 

24 

63 

44 

54 

12 

73 

54 

64 

4 

7 

34 

21 

28 

37 

33 

19 

26 

39 

38 

22 

30 

35 

51 

33 

42 

23 

63 

44 

54 

12 

74 

55 

65 

3 

8 

34 

21 

28 

37 

33 

19 

26 

39 

38 

23 

31 

34 

51 

33 

42 

23 

64 

44 

54 

11 

74 

55 

65 

3 

9 

34 

21 

28 

37 

33 

19 

26 

39 

39 

23 

31 

34 

52 

34 

43 

22 

64 

44 

54 

11 

74 

55 

65 

3 

10 

34 

21 

28 

38 

33 

18 

26 

39 

39 

23 

31 

34 

52 

34 

43 

22 

64 

45 

55 

11 

75 

56 

66 

3 

11 

34 

21 

28 

38 

33 

18 

26 

39 

39 

24 

32 

33 

53 

35 

44 

21 

65 

45 

55 

10 

75 

56 

66 

3 

12 

34 

21 

28 

38 

34 

18 

26 

39 

40 

24 

32 

33 

53 

35 

44 

21 

65 

45 

55 

10 

75 

56 

66 

3 

13 

34 

21 

28 

38 

34 

18 

26 

39 

40 

25 

33 

32 

54 

35 

45 

20 

65 

46 

56 

10 

76 

57 

67 

2 

14 

34 

21 

28 

38 

34 

18 

26 

39 

41 

25 

33 

32 

54 

36 

45 

20 

65 

46 

56 

10 

76 

57 

67 

2 

15 

34 

21 

28 

38 

34 

18 

26 

39 

41 

25 

33 

32 

54 

36 

45 

19 

66 

46 

56 

9 

76 

58 

67 

2 

16 

34 

21 

28 

38 

34 

18 

26 

39 

42 

26 

34 

31 

55 

37 

46 

19 

66 

47 

57 

9 

77 

58 

68 

2 

17 

34 

21 

28 

38 

34 

18 

26 

39 

42 

26 

34 

31 

56 

37 

47 

19 

66 

47 

57 

9 

77 

58 

68 

1 

18 

34 

20 

27 

38 

34 

18 

26 

39 

42 

26 

34 

31 

56 

37 

47 

18 

67 

47 

57 

9 

77 

58 

68 

1 

19 

34 

20 

27 

38 

34 

19 

27 

39 

42 

27 

35 

30 

57 

38 

48 

18 

67 

47 

57 

9 

77 

58 

68 

1 

20 

34 

20 

27 

38 

34 

19 

27 

39 

43 

27 

35 

30 

57 

38 

48 

17 

67 

48 

58 

8 

77 

59 

68 

1 

21 

34 

20 

27 

38 

34 

19 

27 

39 

43 

27 

35 

30 

58 

38 

48 

17 

68 

48 

58 

8 

78 

59 

69 

1 

22 

34 

20 

27 

38 

34 

19 

27 

38 

44 

28 

36 

29 

58 

39 

49 

17 

68 

48 

58 

8 

78 

59 

69 

1 

23 

34 

20 

27 

38 

35 

19 

27 

38 

44 

28 

36 

29 

58 

39 

49 

16 

68 

49 

59 

7 

78 

59 

69 

1 

24 

34 

20 

27 

38 

35 

19 

27 

38 

44 

28 

36 

29 

59 

39 

49 

16 

69 

49 

59 

7 

78 

60 

69 

1 

25 

34 

20 

27 

38 

35 

19 

27 

38 

45 

29 

37 

28 

59 

40 

50 

16 

69 

49 

59 

7 

79 

60 

70 

0 

26 

34 

20 

27 

38 

35 

19 

27 

38 

45 

29 

37 

28 

59 

40 

50 

15 

69 

50 

60 

7 

79 

60 

70 

0 

27 

34 

20 

27 

38 

36 

20 

28 

37 

46 

29 

38 

28 

60 

41 

51 

15 

69 

50 

60 

6 

79 

60 

70 

0 

28 

34 

20 

27 

38 

36 

20 

28 

37 

46 

30 

38 

27 

60 

41 

51 

14 

70 

51 

61 

6 

79 

61 

70 

0 

29 

34 

20 

27 

38 

Feb.  29 
same  as 

val 
Feb. 

46 

30 

38 

27 

61 

42 

52 

14 

70 

51 

61 

6 

79 

61 

70 

0 

30 
31 

34 
34 

20 

20 

27 
27 

38 
38 

28 

47 
47 

30 
31 

39 
39 

27 
26 

61 

42 

52 

14 

71 
71 

52 
52 

62 
62 

5 

5 

79 

61 

70 

0 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

79 

62 

71 

0 

80 

62 

71 

0 

76 

58 

67 

2 

67 

50 

59 

7 

54 

39 

47 

18 

42 

29 

36 

30 

2 

80 

62 

71 

0 

80 

62 

71 

0 

76 

58 

67 

2 

67 

49 

58 

7 

54 

39 

47 

19 

41 

29 

35 

30 

3 

80 

62 

71 

0 

80 

62 

71 

0 

75 

58 

67 

2 

67 

49 

58 

7 

54 

38 

46 

19 

41 

28 

35 

31 

4 

80 

62 

71 

0 

80 

62 

71 

0 

75 

58 

67 

2 

66 

48 

57 

8 

53 

38 

46 

20 

40 

28 

34 

31 

5 

80 

62 

71 

0 

80 

62 

71 

0 

75 

57 

66 

2 

66 

48 

57 

8 

52 

37 

45 

20 

40 

28 

34 

31 

6 

80 

62 

71 

0 

80 

62 

71 

0 

75 

57 

66 

2 

65 

48 

57 

9 

52 

37 

45 

21 

39 

27 

33 

32 

7 

80 

62 

71 

0 

80 

62 

71 

0 

74 

57 

66 

2 

65 

48 

57 

9 

51 

37 

44 

21 

39 

27 

33 

32 

8 

80 

62 

71 

0 

80 

62 

71 

0 

74 

57 

66 

2 

64 

47 

56 

10 

51 

36 

44 

21 

39 

27 

33 

32 

9 

80 

62 

71 

0 

79 

62 

71 

74 

56 

65 

2 

64 

47 

56 

10 

51 

36 

44 

22 

38 

26 

32 

33 

10 

80 

62 

71 

0 

79 

62 

71 

74 

56 

65 

2 

64 

46 

55 

10 

50 

36 

43 

22 

38 

26 

32 

33 

11 

8C 

62 

71 

0 

79 

62 

71 

73 

56 

65 

2 

63 

46 

55 

11 

50 

36 

43 

22 

38 

26 

32 

33 

12 

80 

62 

71 

0 

79 

62 

71 

73 

56 

65 

3 

63 

46 

55 

11 

49 

35 

42 

22 

37 

25 

31 

34 

13 

80 

62 

71 

0 

79 

62 

71 

73 

55 

64 

3 

62 

45 

54 

12 

49 

35 

42 

23 

37 

25 

31 

34 

14 

80 

62 

71 

0 

79 

62 

71 

73 

55 

64 

3 

62 

45 

54 

12 

49 

35 

42 

23 

37 

25 

31 

34 

15 

80 

62 

71 

0 

79 

62 

71 

73 

55 

64 

3 

62 

44 

53 

12 

48 

35 

42 

23 

37 

25 

31 

34 

16 

80 

62 

71 

0 

79 

61 

70 

72 

54 

63 

3 

61 

44 

53 

13 

48 

34 

41 

24 

36 

24 

30 

35 

17 

80 

62 

71 

0 

79 

61 

70 

72 

54 

63 

3 

61 

44 

53 

13 

47 

34 

41 

24 

36 

24 

30 

35 

18 

81 

62 

72 

0 

78 

61 

70 

72 

54 

63 

3 

60 

44 

52 

13 

47 

33 

40 

25 

36 

24 

30 

35 

19 

81 

62 

72 

0 

78 

61 

70 

71 

54 

63 

3 

60 

43 

52 

14 

46 

33 

40 

25 

35 

23 

29 

35 

20 

81 

62 

72 

0 

78 

61 

70 

71 

53 

62 

4 

59 

43 

51 

14 

46 

33 

40 

26 

35 

23 

29 

36 

21 

81 

62 

72 

0 

78 

61 

70 

71 

53 

62 

4 

59 

42 

51 

15 

46 

33 

40 

26 

35 

23 

29 

36 

22 

81 

62 

72 

0 

78 

61 

70 

70 

53 

62 

4 

58 

42 

50 

15 

45 

32 

39 

26 

35 

23 

29 

36 

23 

80 

62 

71 

0 

78 

61 

70 

70 

53 

62 

4 

58 

42 

50 

15 

45 

32 

39 

27 

35 

23 

29 

36 

24 

80 

62 

71 

0 

77 

60 

69 

70 

52 

61 

5 

58 

41 

50 

16 

45 

32 

39 

27 

35 

22 

29 

36 

25 

80 

62 

71 

0 

77 

60 

69 

69 

52 

61 

5 

57 

41 

49 

16 

44 

31 

38 

27 

35 

22 

29 

37 

26 

80 

62 

71 

0 

77 

60 

69 

69 

52 

61 

5 

57 

41 

49 

16 

44 

31 

38 

28 

34 

22 

23 

37 

27 

80 

62 

71 

0 

77 

60 

69 

69 

51 

60 

6 

57 

40 

49 

17 

43 

31 

37 

28 

34 

22 

28 

37 

28 

80 

62 

71 

0 

77 

59 

68 

68 

51 

60 

6 

56 

40 

48 

17 

43 

31 

37 

28 

34 

22 

28 

37 

29 

80 

62 

71 

0 

76 

59 

68 

68 

50 

59 

6 

55 

39 

47 

18 

42 

30 

36 

28 

34 

21 

28 

37 

30 

80 

62 

71 

0 

76 

59 

68 

2 

67 

50 

59 

7 

55 

39 

47 

18 

42 

30 

36 

29 

34 

21 

28 

37 

31 

80 

62 

71 

0 

76 

58 

67 

2 

54 

39 

47 

18 

34 

21 

28 

37 

239    - 


U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  •  1960  Data 

HARRISBURG,  PENNSYLVANIA 


Harris 

bur 

g  St 

ate  Airp 

ort 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

38 

25 

32 

33 

39 

24 

32 

34 

44 

27 

36 

29 

55 

36 

46 

19 

69 

47 

58 

8 

78 

57 

68 

2 

38 

25 

32 

33 

39 

24 

32 

34 

44 

28 

36 

29 

56 

37 

47 

19 

69 

47 

58 

7 

78 

57 

68 

3 

38 

25 

32 

33 

39 

24 

32 

34 

44 

28 

36 

29 

56 

37 

47 

18 

69 

48 

59 

7 

78 

58 

68 

4 

39 

25 

32 

33 

39 

24 

32 

34 

45 

28 

37 

28 

57 

37 

47 

18 

70 

48 

59 

7 

79 

58 

69 

5 

39 

25 

32 

33 

39 

24 

32 

34 

45 

28 

37 

28 

57 

38 

48 

17 

70 

48 

59 

6 

79 

58 

69 

6 

39 

25 

32 

33 

39 

24 

32 

34 

45 

29 

37 

28 

58 

38 

48 

17 

70 

49 

60 

6 

79 

59 

69 

7 

39 

25 

32 

33 

39 

24 

32 

33 

46 

29 

38 

28 

58 

38 

48 

16 

71 

49 

60 

6 

80 

59 

70 

8 

39 

25 

32 

33 

40 

24 

32 

33 

46 

29 

38 

27 

59 

39 

49 

16 

71 

49 

60 

6 

80 

59 

70 

9 

39 

25 

32 

33 

40 

24 

32 

33 

46 

29 

38 

27 

59 

39 

49 

16 

.  71 

50 

61 

5 

80 

59 

70 

10 

39 

25 

32 

33 

40 

24 

32 

33 

47 

30 

39 

27 

60 

39 

50 

15 

72 

50 

61 

5 

80 

60 

70 

11 

39 

25 

32 

33 

40 

24 

32 

33 

47 

30 

39 

27 

60 

40 

50 

15 

72 

50 

61 

5 

81 

60 

71 

12 

39 

25 

32 

33 

40 

24 

32 

33 

47 

30 

39 

26 

61 

40 

51 

14 

72 

51 

62 

5 

81 

60 

71 

13 

39 

25 

32 

33 

40 

24 

32 

33 

48 

31 

40 

26 

61 

41 

51 

14 

73 

51 

62 

4 

81 

60 

71 

0 

14 

39 

25 

32 

33 

40 

24 

32 

33 

48 

31 

40 

26 

62 

41 

52 

14 

73 

51 

62,- 

4 

81 

61 

71 

0 

15 

39 

25 

32 

33 

40 

24 

32 

33 

48 

31 

40 

25 

62 

41 

52 

13 

73 

52 

63 

4 

82 

61 

72 

0 

16 

39 

25 

32 

33 

40 

24 

32 

32 

49 

32 

41 

25 

62 

42 

52 

13 

74 

52 

63 

4 

82 

61 

72 

0 

17 

39 

25 

32 

33 

40 

25 

33 

32 

49 

32 

41 

25 

63 

42 

53 

12 

74 

52 

63 

4 

82 

62 

72 

0 

18 

39 

25 

32 

33 

41 

25 

33 

32 

49 

32 

41 

24 

63 

42 

53 

12 

74 

53 

64 

3 

82 

62 

72 

0 

19 

39 

24 

32 

33 

41 

25 

33 

32 

50 

32 

41 

24 

64 

43 

54 

12 

74 

53 

64 

3 

83 

62 

73 

0 

20 

39 

24 

32 

33 

41 

25 

33 

32 

50 

33 

42 

23 

64 

43 

54 

11 

75 

53 

64 

3 

83 

62 

73 

0 

21 

39 

24 

32 

33 

41 

25 

33 

32 

51 

33 

42 

23 

65 

43 

54 

11 

75 

54 

65 

3 

83 

62 

73 

0 

22 

39 

24 

32 

33 

41 

26 

34 

31 

51 

33 

42 

23 

65 

44 

55 

11 

75 

54 

65 

3 

83 

63 

73 

0 

23 

39 

24 

32 

33 

42 

26 

34 

31 

51 

34 

43 

22 

65 

44 

55 

10 

76 

54 

65 

2 

84 

63 

74 

0 

24 

39 

24 

32 

33 

42 

26 

34 

31 

52 

34 

43 

22 

66 

45 

56 

10 

76 

55 

66 

2 

84 

63 

74 

0 

25 

39 

24 

32 

33 

42 

26 

34 

31 

52 

34 

43 

22 

66 

45 

56 

10 

76 

55 

66 

2 

84 

63 

74 

0 

26 

39 

24 

32 

34 

42 

26 

34 

30 

53 

34 

44 

21 

67 

45 

56 

9 

76 

55 

66 

2 

84 

63 

74 

0 

27 

39 

24 

32 

34 

43 

27 

35 

30 

53 

35 

44 

21 

67 

46 

57 

9 

77 

56 

67 

2 

84 

64 

74 

0 

28 

39 

24 

32 

34 

43 

27 

35 

30 

54 

35 

45 

21 

67 

46 

57 

9 

77 

56 

67 

2 

85 

64 

75 

0 

29 

39 

24 

32 

34 

Feb.  29 

. 

ues 

28 

54 

35 

45 

20 

68 

46 

57 

8 

77 

56 

67 

2 

85 

64 

75 

0 

30 

39 

24 

32 

34 

same  as 

Feb. 

55 

36 

46 

20 

68 

47 

58 

8 

77 

57 

67 

1 

85 

64 

75 

0 

31 

39 

24 

32 

34 

55 

36 

46 

20 

78 

57 

68 

1 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

85 

64 

75 

0 

86 

65 

76 

0 

81 

60 

71 

0 

71 

51 

61 

5 

59 

41 

50 

15 

45 

30 

38 

28 

2 

86 

64 

75 

0 

86 

65 

76 

0 

81 

60 

71 

0 

71 

50 

61 

5 

58 

41 

50 

15 

45 

29 

37 

28 

3 

86 

65 

76 

0 

86 

65 

76 

0 

80 

60 

70 

0 

71 

50 

61 

5 

58 

40 

49 

16 

44 

29 

37 

29 

4 

86 

65 

76 

0 

85 

65 

75 

0 

80 

60 

70 

0 

70 

50 

60 

6 

58 

40 

49 

16 

44 

28 

36 

29 

5 

86 

65 

76 

0 

85 

65 

75 

0 

80 

60 

70 

70 

49 

60 

6 

57 

40 

49 

17 

43 

28 

36 

30 

6 

86 

65 

76 

0 

85 

65 

75 

0 

79 

59 

69 

70 

49 

60 

6 

57 

39 

48 

17 

43 

28 

36 

30 

7 

86 

65 

76 

0 

85 

65 

75 

0 

79 

59 

69 

69 

49 

59 

6 

56 

39 

48 

18 

43 

27 

35 

30 

8 

86 

65 

76 

0 

85 

65 

75 

0 

79 

59 

69 

69 

48 

59 

7 

56 

38 

47 

18 

42 

27 

35 

30 

9 

86 

65 

76 

0 

85 

65 

75 

0 

79 

58 

69 

69 

48 

59 

7 

55 

38 

47 

19 

42 

27 

35 

31 

10 

86 

65 

76 

0 

85 

64 

75 

0 

78 

58 

68 

68 

48 

58 

7 

55 

38 

47 

19 

42 

27 

35 

31 

11 

86 

65 

76 

0 

85 

64 

75 

0 

78 

58 

68 

1 

68 

47 

58 

8 

54 

37 

46 

19 

42 

27 

35 

31 

12 

86 

65 

76 

0 

84 

64 

74 

0 

78 

58 

68 

67 

47 

57 

8 

54 

37 

46 

20 

41 

26 

34 

31 

13 

86 

65 

76 

0 

84 

64 

74 

0 

78 

57 

68 

67 

46 

57 

8 

53 

36 

45 

20 

41 

26 

34 

32 

14 

86 

65 

76 

0 

84 

64 

74 

0 

77 

57 

67 

2 

67 

46 

57 

9 

53 

36 

45 

21 

41 

26 

34 

32 

15 

86 

65 

76 

0 

84 

64 

74 

0 

77 

57 

67 

2 

66 

46 

56 

9 

52 

36 

44 

21 

41 

26 

34 

32 

16 

86 

65 

76 

0 

84 

64 

74 

0 

77 

56 

67 

2 

66 

45 

56 

10 

52 

35 

44 

21 

40 

26 

33 

32 

17 

86 

66 

76 

0 

84 

64 

74 

0 

76 

56 

66 

2 

66 

45 

56 

10 

51 

35 

43 

22 

40 

26 

33 

32 

18 

86 

66 

76 

0 

84 

63 

74 

0 

76 

56 

66 

2 

65 

45 

55 

10 

51 

35 

43 

22 

40 

26 

33 

32 

19 

86 

66 

76 

0 

83 

6^ 

73 

0 

76 

55 

66 

3 

65 

44 

55 

11 

50 

34 

42 

22 

40 

26 

33 

32 

20 

86 

66 

76 

0 

83 

63 

73 

0 

75 

55 

65 

3 

64 

44 

54 

11 

50 

34 

42 

23 

39 

26 

33 

32 

21 

86 

66 

76 

0 

83 

63 

73 

0 

75 

55 

65 

3 

64 

44 

54 

11 

50 

33 

42 

23 

39 

25 

32 

33 

22 

86 

66 

76 

0 

83 

63 

73 

0 

75 

54 

65 

3 

63 

44 

54 

12 

49 

33 

41 

24 

39 

25 

32 

33 

23 

86 

66 

76 

0 

83 

63 

73 

0 

74 

54 

64 

3 

63 

43 

53 

12 

49 

33 

41 

24 

39 

25 

32 

33 

24 

86 

66 

76 

0 

83 

62 

73 

0 

74 

53 

64 

3 

63 

43 

53 

12 

48 

32 

40 

25 

39 

25 

32 

33 

25 

86 

66 

76 

0 

82 

62 

72 

0 

74 

53 

64 

4 

62 

43 

53 

13 

48 

32 

40 

25 

39 

25 

32 

33 

26 

86 

66 

76 

0 

82 

62 

72 

0 

73 

53 

63 

4 

62 

42 

52 

13 

47 

32 

40 

25 

39 

25 

32 

33 

27 

86 

65 

76 

0 

82 

62 

72 

0 

73 

52 

63 

4 

61 

42 

52 

13 

47 

31 

39 

26 

39 

25 

32 

33 

28 

86 

65 

76 

0 

82 

61 

72 

0 

73 

52 

63 

4 

61 

42 

52' 

14 

47 

31 

39 

26 

38 

25 

32 

33 

29 

86 

65 

76 

0 

81 

61 

71 

0 

72 

52 

62 

5 

60 

41 

51 

14 

46 

30 

38 

27 

38 

25 

32 

33 

30 

86 

65 

76 

0 

81 

61 

71 

0 

72 

51 

62 

5 

60 

41 

51 

15 

46 

30 

38 

27 

38 

25 

32 

33 

31 

86 

65 

76 

0 

81 

61 

71 

0 

59 

41 

50 

15 

38 

25 

32 

33 

-    240    - 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

PHILADELPHIA,  PENNSYLVANIA 

International  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

40 

24 

32 

33 

41 

24 

33 

32 

45 

27 

36 

29 

56 

36 

46 

19 

69 

47 

58 

7 

lb 

57 

68 

2 

40 

24 

32 

33 

41 

24 

33 

32 

45 

27 

36 

29 

57 

36 

47 

18 

70 

47 

59 

7 

78 

57 

68 

3 

40 

24 

32 

33 

41 

24 

33 

32 

45 

28 

37 

28 

57 

37 

47 

18 

70 

48 

59 

6 

78 

57 

68 

4 

40 

24 

32 

33 

41 

24 

33 

32 

46 

28 

37 

28 

57 

37 

47 

18 

70 

48 

59 

6 

79 

58 

69 

5 

40 

24 

32 

33 

41 

24 

33 

32 

46 

28 

37 

27 

58 

38 

48 

17 

70 

48 

59 

6 

79 

58 

69 

6 

40 

24 

32 

33 

41 

24 

33 

32 

47 

29 

38 

27 

58 

38 

48 

17 

71 

49 

60 

6 

79 

58 

69 

7 

40 

24 

32 

33 

41 

24 

33 

32 

47 

29 

38 

27 

59 

38 

49 

16 

71 

49 

60 

6 

79 

59 

69 

8 

40 

24 

32 

33 

41 

24 

33 

32 

47 

29 

38 

27 

59 

39 

49 

16 

71 

49 

60 

5 

80 

59 

70 

9 

40 

24 

32 

33 

41 

24 

33 

32 

48 

29 

39 

26 

60 

39 

50 

16 

72 

50 

61 

5 

80 

59 

70 

10 

40 

24 

32 

33 

41 

24 

33 

32 

48 

30 

39 

26 

60 

39 

50 

15 

72 

50 

61 

5 

80 

59 

70 

11 

40 

24 

32 

33 

41 

24 

33 

32 

49 

30 

40 

26 

61 

40 

51 

15 

72 

50 

61 

5 

81 

60 

71 

12 

40 

24 

32 

33 

41 

24 

33 

32 

49 

30 

40 

25 

61 

40 

51 

15 

72 

51 

62 

4 

81 

60 

71 

13 

40 

24 

32 

33 

41 

24 

33 

32 

49 

31 

40 

25 

62 

40 

51 

14 

73 

51 

62 

4 

81 

60 

71 

0 

14 

40 

24 

32 

33 

41 

24 

33 

32 

50 

31 

41 

25 

62 

41 

52 

14 

73 

51 

62 

4 

81 

60 

71 

0 

15 

40 

24 

32 

33 

41 

24 

33 

32 

50 

31 

41 

24 

63 

41 

52 

13 

73 

52 

63 

4 

82 

60 

71 

0 

16 

40 

24 

32 

33 

41 

24 

33 

32 

50 

32 

41 

24 

63 

42 

53 

13 

73 

52 

63 

3 

82 

61 

72 

0 

17 

40 

24 

32 

33 

42 

25 

34 

32 

50 

32 

41 

24 

63 

42 

53 

12 

74 

52 

63 

3 

82 

61 

72 

0 

18 

40 

24 

32 

33 

42 

25 

34 

32 

51 

32 

42 

23 

64 

42 

53 

12 

74 

52 

63 

3 

82 

61 

72 

0 

19 

40 

24 

32 

33 

42 

25 

34 

32 

51 

33 

42 

23 

64 

43 

54 

12 

74 

53 

64 

3 

83 

61 

72 

0 

20 

40 

24 

32 

33 

42 

25 

34 

32 

52 

33 

43 

23 

65 

43 

54 

11 

74 

53 

64 

3 

83 

62 

73 

0 

21 

40 

24 

32 

33 

42 

25 

34 

32 

52 

33 

43 

22 

65 

43 

54 

11 

75 

53 

64 

3 

83 

62 

73 

0 

22 

41 

24 

33 

33 

42 

25 

34 

32 

53 

33 

43 

22 

66 

44 

55 

10 

75 

54 

65 

3 

83 

62 

73 

0 

23 

41 

24 

33 

32 

43 

25 

34 

32 

53 

34 

44 

22 

66 

44 

55 

10 

75 

54 

65 

2 

84 

62 

73 

0 

24 

41 

24 

33 

32 

43 

25 

34 

32 

53 

34 

44 

21 

67 

45 

56 

9 

75 

54 

65 

2 

84 

62 

73 

0 

25 

41 

24 

33 

32 

43 

26 

35 

31 

54 

34 

44 

21 

67 

45 

56 

9 

76 

55 

66 

2 

84 

62 

73 

0 

26 

41 

24 

33 

32 

44 

26 

35 

31 

54 

35 

45 

21 

67 

45 

56 

9 

76 

55 

66 

2 

84 

63 

74 

0 

27 

41 

24 

33 

32 

44 

26 

35 

30 

54 

35 

45 

21 

67 

45 

56 

8 

76 

55 

66 

2 

84 

63 

74 

0 

28 

41 

24 

33 

32 

44 

27 

36 

30 

54 

35 

45 

20 

68 

46 

57 

8 

77 

56 

67 

1 

85 

63 

74 

0 

29 

41 

24 

33 

32 

Fe 

3.  29 

val 
Feb. 

55 

35 

45 

20 

68 

46 

57 

8 

77 

56 

67 

1 

85 

63 

74 

0 

30 

41 

24 

33 

32 

ues 

28 

55 

36 

46 

19 

69 

47 

58 

7 

77 

56 

67 

1 

85 

63 

74 

0 

31 

41 

24 

33 

32 

saint'  as 

56 

36 

46 

19 

77 

57 

67 

1 

JULH 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

85 

63 

74 

0 

85 

66 

76 

0 

81 

60 

71 

0 

72 

51 

62 

5 

60 

39 

50 

16 

47 

30 

39 

27 

2 

85 

64 

75 

0 

85 

66 

76 

0 

81 

60 

71 

0 

72 

51 

62 

5 

60 

39 

50 

16 

47 

29 

38 

27 

3 

86 

64 

75 

0 

85 

66 

76 

0 

81 

60 

71 

0 

71 

50 

61 

5 

59 

39 

49 

16 

46 

29 

38 

27 

4 

86 

64 

75 

0 

85 

66 

76 

0 

81 

59 

70 

0 

71 

50 

61 

5 

59 

38 

49 

17 

46 

28 

37 

28 

5 

86 

64 

75 

0 

85 

65 

75 

0 

80 

59 

70 

71 

49 

60 

6 

59 

38 

49 

17 

45 

28 

37 

28 

6 

86 

64 

75 

0 

85 

65 

75 

0 

80 

59 

70 

70 

49 

60 

6 

58 

37 

48 

17 

45 

27 

36 

29 

7 

86 

64 

75 

0 

85 

65 

75 

0 

80 

59 

70 

70 

48 

59 

6 

58 

37 

48 

18 

44 

27 

36 

29 

8 

86 

65 

76 

0 

85 

65 

75 

0 

79 

58 

69 

70 

48 

59 

7 

58 

37 

48 

18 

44 

27 

36 

30 

9 

86 

65 

76 

0 

85 

65 

75 

0 

79 

58 

69 

69 

48 

59 

7 

57 

36 

47 

18 

43 

26 

35 

30 

10 

86 

65 

76 

0 

85 

65 

75 

0 

79 

58 

69 

69 

47 

58 

7 

56 

36 

46 

19 

43 

26 

35 

31 

11 

86 

65 

76 

0 

85 

65 

75 

0 

79 

58 

69 

68 

47 

58 

7 

56 

36 

46 

19 

43 

26 

35 

31 

12 

86 

65 

76 

0 

84 

64 

74 

0 

78 

57 

68 

2 

68 

47 

58 

8 

55 

36 

46 

19 

43 

26 

35 

31 

13 

86 

65 

76 

0 

84 

64 

74 

0 

78 

57 

68 

2 

68 

46 

57 

8 

55 

35 

45 

20 

42 

25 

34 

31 

14 

86 

65 

76 

0 

84 

64 

74 

0 

78 

57 

68 

2 

67 

46 

57 

8 

55 

35 

45 

20 

42 

25 

34 

31 

15 

86 

65 

76 

0 

84 

64 

74 

0 

78 

56 

67 

2 

67 

45 

56 

9 

54 

35 

45 

20 

42 

25 

34 

31 

16 

86 

65 

76 

0 

84 

64 

74 

0 

77 

56 

67 

2 

67 

45 

56 

9 

54 

34 

44 

21 

42 

25 

34 

32 

17 

86 

65 

76 

0 

84 

64 

74 

0 

77 

56 

67 

2 

66 

44 

55 

9 

54 

34 

44 

21 

41 

25 

33 

32 

18 

86 

66 

76 

0 

84 

63 

74 

0 

77 

56 

67 

2 

66 

44 

55 

10 

53 

34 

44 

22 

41 

24 

33 

32 

19 

86 

66 

76 

0 

84 

63 

74 

0 

76 

55 

66 

2 

65 

44 

55 

10 

52 

33 

43 

22 

41 

24 

33 

32 

20 

86 

66 

76 

0 

83 

63 

73 

0 

76 

55 

66 

2 

65 

43 

54 

11 

52 

33 

43 

23 

41 

24 

33 

32 

21 

86 

66 

76 

0 

83 

63 

73 

0 

76 

55 

66 

3 

65 

43 

54 

11 

52 

33 

43 

23 

41 

24 

33 

33 

22 

86 

66 

76 

0 

83 

62 

73 

0 

75 

54 

65 

3 

64 

43 

54 

11 

51 

33 

42 

23 

41 

24 

33 

33 

23 

86 

66 

76 

0 

83 

62 

73 

0 

75 

54 

65 

3 

64 

42 

53 

12 

51 

32 

42 

23 

40 

24 

32 

33 

24 

86 

66 

76 

0 

83 

62 

73 

0 

75 

54 

65 

3 

63 

42 

53 

12 

50 

32 

41 

24 

40 

24 

32 

33 

25 

86 

66 

76 

0 

83 

62 

73 

0 

74 

54 

64 

3 

63 

41 

52 

13 

50 

32 

41 

24 

40 

24 

32 

33 

26 

86 

66 

76 

0 

82 

62 

72 

0 

74 

53 

64 

3 

63 

41 

52 

13 

49 

31 

40 

24 

40 

24 

32 

33 

27 

86 

66 

76 

0 

82 

61 

72 

0 

74 

53 

64 

4 

62 

40 

51 

13 

49 

31 

40 

25 

40 

24 

32 

33 

28 

86 

66 

76 

0 

82 

61 

72 

0 

73 

52 

63 

4 

62 

40 

51 

14 

49 

31 

40 

25 

40 

24 

32 

33 

29 

86 

66 

76 

0 

82 

61 

72 

0 

73 

52 

63 

4 

61 

40 

51 

14 

48 

30 

39 

25 

40 

24 

32 

33 

30 

86 

66 

76 

0 

81 

60 

71 

0 

72 

51 

62 

5 

61 

40 

51 

15 

48 

30 

39 

26 

40 

24 

32 

33 

31 

86 

66 

76 

0 

81 

60 

71 

0 

61 

39 

50 

15 

40 

24 

32 

33 

-    241    - 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

PITTSBURGH,  PENNSYLVANIA 

Greater  Pittsburgh  Airport 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  -  1960  Data 
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Post  Office  and  Federal  Court  Building 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  ■  1960  Data 
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63 

72 

0 

76 

59 

68 

69 

50 

60 

6 

57 

40 

49 

16 

43 

31 

37 

28 

33 

21 

27  38 

23 

81 

63 

72 

0 

76 

59 

68 

68 

50 

59 

7 

56 

40 

48 

17 

43 

31 

37 

28 

33 

21 

27  38 

24 

81 

63 

72 

0 

76 

59 

68 

2 

68 

50 

59 

7 

56 

40 

48 

17 

43 

30 

37 

28 

33 

21 

27  38 

25 

81 

63 

72 

0 

76 

58 

67 

2 

68 

50 

59 

7 

56 

39 

48 

18 

42 

30 

36 

29 

33 

21 

27  38 

26 

81 

63 

72 

0 

75 

58 

67 

2 

68 

49 

59 

7 

55 

39 

47 

18 

42 

30 

36 

29 

33 

21 

27  38 

27 

81 

63 

72 

0 

75 

58 

67 

2 

68 

49 

59 

7 

55 

38 

47 

18 

42 

29 

36 

30 

33 

21 

27  38 

28 

81 

62 

72 

0 

75 

58 

67 

2 

67 

49 

58 

7 

55 

38 

47 

19 

41 

29 

35 

30 

33 

21 

27  38 

29 

81 

62 

72 

0 

75 

58 

67 

2 

67 

48 

58 

8 

54 

38 

46 

19 

41 

28 

35 

31 

33 

21 

27  38 

30 

81 

62 

72 

0 

74 

57 

66 

3 

66 

48 

57 

8 

53 

38 

46 

20 

40 

28 

34 

31 

33 

21 

27  38 

31 

81 

62 

72 

0 

74 

57 

66 

3 

53 

38 

46 

20 

33 

21 

27  38 

-    245 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

WILLIAMSPORT,  PENNSYLVANIA 


Will 

amsport  Airpor 

t 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAM 

JUNE 

DAY 

fEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG 

DAY 

MAX  MIN  AVG 

JAY 

MAX  MIN  AVG 

DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

36 

22 

29 

36 

37 

20 

29 

37 

41 

23 

32 

33 

53 

34 

44 

22 

68 

44 

56 

9 

76 

54 

65   2 

2 

36 

22 

29 

36 

37 

20 

29 

37 

41 

23 

32 

33 

53 

34 

44 

22 

68 

44 

56 

9 

77 

54 

66   2 

3 

36 

22 

29 

36 

37 

20 

29 

37 

42 

24 

33 

32 

53 

34 

44 

21 

68 

45 

57 

9 

77 

54 

66   2 

4 

36 

22 

29 

36 

37 

20 

29 

37 

42 

24 

33 

32 

54 

34 

44 

21 

69 

45 

57 

8 

77 

55 

66   2 

5 

36 

22 

29 

36 

37 

20 

29 

37 

42 

25 

34 

31 

55 

35 

45 

20 

69 

45 

57 

8 

78 

55 

67   2 

6 

36 

22 

29 

36 

37 

20 

29 

37 

43 

25 

34 

31 

55 

35 

45 

20 

69 

46 

58 

8 

78 

55 

67   2 

7 

36 

22 

29 

36 

37 

20 

29 

37 

43 

25 

34 

31 

56 

36 

46 

19 

70 

46 

58 

7 

78 

56 

67   2 

8 

36 

22 

29 

36 

37 

20 

29 

37 

44 

26 

35 

30 

57 

36 

47 

19 

70 

46 

58 

7 

78 

56 

67   2 

9 

36 

22 

29 

36 

37 

20 

29 

36 

44 

26 

35 

30 

57 

36 

47 

18 

70 

47 

59 

7 

79 

56 

68   1 

10 

36 

22 

29 

36 

37 

20 

29 

36 

44 

26 

35 

30 

58 

37 

48 

18 

70 

47 

59 

7 

79 

56 

68   1 

11 

36 

22 

29 

36 

37 

20 

29 

36 

45 

27 

36 

29 

58 

37 

48 

17 

71 

47 

59 

7 

79 

57 

68   1 

12 

36 

22 

29 

36 

37 

21 

29 

36 

45 

27 

36 

29 

59 

37 

48 

17 

71 

48 

60 

6 

80 

57 

69   1 

13 

36 

22 

29 

36 

37 

21 

29 

36 

46 

27 

37 

29 

59 

38 

49 

16 

71 

48 

60 

6 

80 

57 

69   1 

14 

36 

22 

29 

36 

37 

21 

29 

36 

46 

28 

37 

28 

60 

38 

49 

16 

72 

48 

60. 

6 

80 

58 

69   1 

15 

36 

21 

29 

36 

37 

21 

29 

36 

46 

28 

37 

28 

60 

38 

49 

16 

72 

48 

60 

6 

81 

58 

70   1 

16 

36 

21 

29 

36 

37 

21 

29 

36 

46 

28 

37 

28 

60 

39 

50 

15 

72 

49 

61 

6 

81 

58 

70   1 

17 

36 

21 

29 

36 

37 

21 

29 

36 

47 

28 

38 

27 

61 

39 

50 

15 

72 

49 

61 

5 

81 

59 

70   0 

18 

36 

21 

29 

36 

37 

21 

29 

36 

47 

29 

38 

27 

62 

39 

51 

14 

73 

49 

61 

5 

81 

59 

70   0 

19 

36 

21 

29 

36 

38 

21 

30 

36 

48 

29 

39 

27 

62 

40 

51 

14 

73 

50 

62 

5 

82 

59 

71   0 

20 

36 

21 

29 

36 

38 

21 

30 

36 

48 

29 

39 

26 

63 

40 

52 

14 

73 

50 

62 

5 

82 

59 

71   0 

21 

36 

21 

29 

36 

38 

21 

30 

35 

49 

30 

40 

26 

63 

40 

52 

13 

73 

50 

62 

5 

82 

60 

71   0 

22 

36 

21 

29 

36 

38 

21 

30 

35 

49 

30 

40 

26 

64 

41 

53 

13 

74 

51 

63 

4 

82 

60 

71   0 

23 

36 

21 

29 

36 

38 

21 

30 

35 

49 

30 

40 

25 

64 

41 

53 

12 

74 

51 

63 

4 

83 

60 

72   0 

24 

36 

21 

29 

36 

39 

22 

31 

35 

50 

31 

41 

25 

65 

42 

54 

12 

74 

51 

63 

4 

83 

60 

72   0 

25 

36 

21 

29 

36 

39 

22 

31 

34 

50 

31 

41 

25 

65 

42 

54 

12 

74 

51 

63 

4 

83 

60 

72   0 

26 

36 

21 

29 

37 

39 

22 

31 

34 

50 

31 

41 

24 

65 

42 

54 

11 

75 

52 

64 

4 

83 

61 

72   0 

27 

36 

21 

29 

37 

40 

22 

31 

33 

51 

32 

42 

24 

66 

43 

55 

11 

75 

52 

64 

4 

84 

61 

73   0 

28 

36 

21 

29 

37 

40 

23 

32 

33 

51 

32 

42 

23 

66 

43 

55 

10 

75 

52 

64 

3 

84 

61 

73   0 

29 

37 

20 

29 

37 

52 

32 

42 

23 

67 

44 

56 

10 

75 

53 

64 

3 

84 

61 

73   0 

30 

37 

20 

29 

37 

Feb.  ^y 

val 

ues 

52 

33 

43 

22 

67 

44 

56 

10 

76 

53 

65 

3 

84 

61 

73   0 

31 

37 

20 

29 

37 

same  as 

Feb. 

28 

53 

33 

43 

22 

76 

53 

65 

3 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

4AX  MIN  AVG 

DAY 

MAX  MIN  AVG 

DAY 

MAX  MIN  AVG 

DAY 

MAX  MIN  AVG 

DAY 

MAX  MIN  AVG 

DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

84 

61 

73 

0 

85 

61 

73 

0 

80 

57 

69 

70 

47 

59 

8 

56 

38 

47 

18 

43 

27 

35  30 

2 

84 

61 

73 

0 

85 

61 

73 

0 

80 

57 

69 

70 

46 

58 

8 

56 

38 

47 

18 

42 

26 

34  31 

3 

84 

62 

73 

0 

85 

61 

73 

0 

79 

57 

68 

70 

46 

58 

8 

55 

37 

46 

19 

42 

25 

34  31 

4 

85 

62 

74 

0 

85 

61 

73 

0 

79 

57 

68 

69 

45 

57 

8 

55 

37 

46 

19 

41 

25 

33  32 

5 

85 

62 

74 

0 

85 

61 

73 

0 

79 

57 

68 

69 

45 

57 

9 

55 

36 

46 

20 

40 

24 

32  32 

6 

85 

62 

74 

0 

85 

61 

73 

0 

78 

56 

67 

2 

68 

45 

57 

9 

54 

36 

45 

20 

40 

24 

32  3' 

7 

85 

62 

74 

0 

85 

61 

73 

0 

78 

56 

67 

2 

68 

45 

57 

9 

53 

36 

45 

21 

39 

24 

32  33 

8 

85 

62 

74 

0 

85 

61 

73 

0 

78 

56 

67 

2 

68 

44 

56 

9 

53 

36 

45 

21 

39 

24 

32  34 

9 

85 

62 

74 

0 

85 

61 

73 

0 

78 

55 

67 

2 

67 

44 

56 

10 

52 

35 

44 

21 

39 

23 

31  34 

10 

85 

62 

74 

0 

84 

61 

73 

0 

77 

55 

66 

2 

67 

44 

56 

10 

52 

35 

44 

22 

39 

23 

31  34 

11 

85 

62 

74 

0 

84 

61 

73 

0 

77 

55 

66 

3 

67 

44 

56 

10 

51 

35 

43 

22 

38 

23 

31  34 

12 

85 

62 

74 

0 

84 

61 

73 

0 

76 

54 

65 

3 

66 

43 

55 

10 

51 

34 

43 

22 

38 

23 

31  35 

13 

85 

62 

74 

0 

84 

61 

73 

0 

76 

54 

65 

3 

65 

43 

54 

11 

51 

34 

43 

23 

38 

23 

31  35 

14 

86 

62 

74 

0 

84 

60 

72 

0 

76 

54 

65 

3 

65 

42 

54 

11 

50 

33 

42 

23 

38 

22 

30  35 

15 

86 

62 

74 

0 

83 

60 

72 

0 

76 

53 

65 

3 

65 

42 

54 

12 

50 

33 

42 

24 

37 

22 

30  35 

16 

86 

62 

74 

0 

83 

60 

72 

0 

75 

53 

64 

4 

64 

42 

53 

12 

50 

33 

42 

24 

37 

22 

30  35 

17 

86 

62 

74 

0 

83 

60 

72 

0 

75 

52 

64 

4 

64 

42 

53 

12 

49 

32 

41 

24 

37 

22 

30  36 

18 

86 

62 

74 

0 

83 

60 

72 

0 

75 

52 

64 

4 

63 

42 

53 

12 

48 

32 

40 

25 

37 

22 

30  36 

19 

86 

62 

74 

0 

83 

60 

72 

0 

74 

52 

63 

4 

63 

41 

52 

13 

48 

31 

40 

25 

37 

22 

30  36 

20 

86 

62 

74 

0 

83 

60 

72 

0 

74 

51 

63 

5 

62 

41 

52 

13 

47 

31 

39 

26 

37 

22 

30  36 

21 

86 

62 

74 

0 

82 

60 

71 

0 

74 

51 

63 

5 

62 

41 

52 

14 

47 

31 

39 

26 

37 

22 

30  36 

22 

86 

62 

74 

0 

82 

60 

71 

0 

74 

51 

63 

5 

62 

41 

52 

14 

46 

30 

38 

26 

36 

22 

29  36 

23 

86 

62 

74 

0 

82 

59 

71 

73 

50 

62 

5 

61 

40 

51 

14 

46 

30 

38 

27 

36 

22 

29  36 

24 

86 

62 

74 

0 

82 

59 

71 

73 

50 

62 

5 

60 

40 

50 

15 

46 

29 

38 

27 

36 

22 

29  36 

25 

85 

62 

74 

0 

82 

59 

71 

73 

49 

61 

6 

60 

40 

50 

15 

45 

29 

37 

28 

36 

22 

29  36 

26 

85 

62 

74 

0 

81 

59 

70 

72 

49 

61 

6 

60 

39 

50 

15 

45 

29 

37 

28 

36 

22 

29  36 

27 

85 

62 

74 

0 

81 

59 

70 

72 

49 

61 

6 

59 

39 

49 

16 

44 

28 

36 

29 

36 

22 

29  36 

28 

85 

62 

74 

0 

81 

59 

70 

71 

48 

60 

7 

58 

39 

49 

16 

44 

28 

36 

29 

36 

22 

29  36 

29 

85 

61 

73 

0 

81 

58 

70 

71 

48 

60 

7 

58 

38 

48 

17 

43 

27 

35 

30 

36 

22 

29  36 

30 

85 

61 

73 

0 

80 

58 

69 

70 

47 

59 

8 

57 

38 

48 

17 

43 

27 

35 

3C 

36 

22 

29  36 

31 

85 

61 

73 

0 

80 

58 

69 

57 

38 

48 

18 

36 

22 

29  36 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

SAN  JUAN,  PUERTO  RICO 

Ponce  de  Leon  Avenue 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

80   71   76 

80   70   75 

81 

71   76 

81 

72   77 

83   73   78 

84   75   80 

2 

80   71   76 

80   70   75 

81 

71   76 

81 

72   77 

83   73   78 

84   75   80 

3 

80   71   76 

80   70   75 

81 

71   76 

81 

72   77 

83   73   78 

84   75   80 

4 

80   71   76 

80   70   75 

81 

71   76 

81 

72   77 

83   73   78 

84   75   80 

5 

80   71   76 

80   70   75 

81 

71   76 

81 

72   77 

83   73   78 

84   75   80 

6 

80   71   76 

80   70   75 

81 

71   76 

81 

72   77 

83   73   78 

84   75   80 

7 

80   71   76 

80   70   75 

81 

71   76 

81 

72   77 

83   74   79 

84   75   80 

8 

80   71   76 

80   70   75 

81 

71   76 

81 

72   77 

83   74   79 

84   75   80 

9 

80   71   76 

80   70   75 

81 

71   76 

81 

72   77 

83   74   79 

84   75   80 

10 

80   70   75 

80   70   75 

81 

71   76 

81 

72   77 

83   74   79 

84   75   80 

11 

80   70   75 

80   70   75 

81 

71   76 

82 

72   77 

83   74   79 

84   75   80 

12 

80   70   75 

80   70   75 

81 

71   76 

82 

72   77 

83   74   79 

84   75   80 

13 

80   70   75 

80   70   75 

81 

71   76 

82 

72   77 

83   74   79 

84   75   80 

14 

80   70   75 

80   70   75 

81 

71   76 

82 

72   77 

83   74   79 

84   75   80 

15 

80   70   75 

80   70   75 

81 

71   76 

82 

72   77 

83   74   79 

84   75   80 

16 

80   70   75 

80   70   75 

81 

71   76 

82 

72   77 

83   74   79 

84   75   80 

17 

80   70   75 

80   70   75 

81 

71   76 

82 

72   77 

83   74   79 

84   75   80 

18 

80   70   75 

80   70   75 

81 

71   76 

82 

72   77 

83   74   79 

84   75   80 

19 

80   70   75 

80   70   75 

81 

71   76 

82 

72   77 

83   74   79 

84   75   80 

20 

80   70   75 

80   70   75 

81 

71   76 

82 

72   77 

83   74   79 

84   76   80 

21 

80   70   75 

80   70   75 

81 

71   76 

82 

72   77 

84   74   79 

84   76   80 

22 

80   70   75 

80   70   75 

81 

71   76 

82 

72   77 

84   74   79 

84   76   80 

23 

80   70   75 

80   70   75 

81 

71   76 

82 

72   77 

84   74   79 

84   76   80 

24 

79   70   75 

80   70   75 

81 

71   76 

82 

72   77 

84   75   80 

84   76   80 

25 

79   70   75 

80   70   75 

81 

71   76 

82 

73   78 

84   75   80 

84   76   80 

26 

79   70   75 

80   71   76 

81 

71   76 

82 

73   78 

84   75   80 

84   76   80 

27 

80   70   75 

80   71   76 

81 

71   76 

83 

73   78 

84   75   80 

84   76   80 

28 

80   70   75 

81   71   76 

81 

71   76 

83 

73   78 

84   75   80 

84   76   80 

29 

80   70   75 

Feb.  29   values 

81 

71   76 

83 

73   78 

84   75   80 

84   76   80 

30 

80   70   75 

same  as  Feb.  28 

81 

71   76 

83 

73   78 

84   75   80 

84   76   80 

31 

80   70   75 

81 

72   77 

84   75   80 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

84   76   80 

85   76   81 

86 

76   81 

86 

75   81 

85   74   80 

82   73   78 

2 

84   76   80 

85   76   81 

86 

76   81 

86 

75   81 

85   74   80 

82   73   78 

3 

84   76   80 

85   76   81 

86 

76   81 

86 

75   81 

84   74   79 

82   73   78 

4 

84   76   80 

85   76   81 

86 

76   81 

86 

75   81 

84   74   79 

82   73   78 

5 

84   76   80 

85   76   81 

86 

76   81 

86 

75   81 

84   74   79 

82   73   78 

6 

84   76   80 

85   76   81 

86 

76   81 

86 

75   81 

84   74   79 

82   73   78 

7 

84   76   80 

85   76   81 

86 

76   81 

86 

75   81 

84   74   79 

82   73   78 

8 

84   76   80 

85   77   81 

86 

76   81 

86 

75   81 

84   74   79 

82   72   77 

9 

84   76   80 

85   77   81 

86 

76   81 

86 

75   81 

84   74   79 

82   72   77 

10 

84   76   80 

85   77   81 

86 

76   81 

86 

75   81 

84   74   79 

82   72   77 

11 

84   76   80 

85   77   81 

86 

76   81 

86 

75   81 

84   74   79 

82   72   77 

12 

84   76   80 

85   77   81 

86 

76   81 

86 

75   81 

84   74   79 

82   72   77 

13 

84   76   80 

85   77   81 

86 

76   81 

86 

75   81 

84   74   79 

81   72   77 

14 

84   76   80 

85   76   81 

86 

76   81 

86 

75   81 

84   74   79 

81   72   77 

15 

84   76   80 

85   76   81 

86 

76   81 

86 

75   81 

84   74   79 

81   72   77 

16 

84   76   80 

85   76   81 

86 

76   81 

86 

75   81 

83   74   79 

81   72   77 

17 

84   76   80 

85   76   81 

86 

76   81 

86 

75   81 

83   74   79 

81   72   77 

18 

84   76   80 

85   76   81 

86 

75   81 

85 

75   80 

83   74   79 

81   72   77 

19 

84   76   80 

85   76   81 

86 

75   81 

85 

75   80 

83   74   79 

81   72   77 

20 

84   76   80 

85   76   81 

86 

75   81 

85 

75   80 

83   74   79 

81   72   77 

21 

84   76   80 

85   76   81 

86 

75   81 

85 

75   80 

83   74   79 

81   72   77 

22 

84   76   80 

85   76   81 

86 

75   81 

85 

75   80 

83   74   79 

81   72   77 

23 

84   76   80 

86   76   81 

86 

75   81 

85 

75   80 

83   73   78 

81   72   77 

24 

84   76   80 

86   76   81 

86 

75   81 

85 

75   80 

83   73   78 

81   72   77 

25 

84   76   80 

86   76   81 

86 

75   81 

85 

75   80 

83   73   78 

81   72   77 

26 

84   76   80 

86   76   81 

86 

75   81 

85 

75   80 

83   73   78 

81   71   76 

27 

85   76   81 

86   76   81 

86 

75   81 

85 

75   80 

83   73   78 

81   71   76 

28 

85   76   81 

86   76   81 

86 

75   81 

85 

74   80 

83   73   78 

81   71   76 

29 

85   76   81 

86   76   81 

86 

75   81 

85 

74   80 

83   73   78 

81   71   76 

30 

85   76   81 

86   76   81 

86 

75   81 

85 

74   80 

82   73   78 

81   71   76 

31 

85   76   81 

86   76   81 

85 

74   80 

81   71   76 

247 


u.  s  department  of  commerce 
Weather  bureau 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  •  1960  Data 

SAN  JUAN,  PUERTO  RICO 

Isla  Grande  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

82 

69   76 

81   67   74 

83 

67   75 

84 

68   76 

85 

71   78 

87   72   80 

2 

82 

68   75 

81   67   74 

83 

67   75 

84 

68   76 

85 

71   78 

87   72   80 

3 

82 

68   75 

81   67   74 

83 

67   75 

84 

68   76 

85 

71   78 

87   72   80 

4 

82 

68   75 

81   67   74 

83 

67   75 

84 

68   76 

85 

71   78 

87   72   80 

5 

82 

68   75 

81   67   74 

83 

67   75 

84 

68   76 

85 

71   78 

87   73   80 

6 

82 

68   75 

82   67   75 

83 

67   75 

84 

68   76 

85 

71   78 

87   73   80 

7 

82 

68   75 

82   67   75 

83 

67   75 

84 

68   76 

85 

71   78 

87   73   80 

8 

82 

68   75 

82   67   75 

83 

67   75 

84 

69   77 

85 

71   78 

87   73   80 

9 

81 

68   75 

82   67   75 

83 

67   75 

84 

69   77 

85 

71   78 

87   73   80 

10 

81 

68   75 

82   67   75 

83 

67   75 

84 

69   77 

86 

71   79 

87   73   80 

11 

81 

68   75 

82   67   75 

83 

67   75 

84 

69   77 

86 

71   79 

87   73   80 

12 

81 

68   75 

82   67   75 

83 

67   75 

84 

69   77 

86 

71   79 

87   73   80 

13 

81 

67   74 

82   67   75 

83 

67   75 

84 

69   77 

86 

71   79 

87   73   80 

14 

81 

67   74 

82   67   75 

83 

67   75 

84 

69   77 

86 

71   79 

87   73   80 

15 

81 

67   74 

82   67   75 

83 

67   75 

84 

69   77 

86 

71   79 

87   73   80 

16 

81 

67   74 

82   67   75 

83 

68   76 

84 

69   77 

86 

72   79 

87   73   80 

17 

81 

67   74 

82   67   75 

83 

68   76 

84 

69   77 

86 

72   79 

87   73   80 

18 

81 

67   74 

82   67   75 

83 

68   76 

84 

69   77 

86 

72   79 

87   73   80 

19 

81 

67   74 

82   67   75 

83 

68   76 

84 

70   77 

86 

72   79 

87   73   80 

20 

81 

67   74 

82   67   75 

83 

68   76 

84 

70   77 

86 

72   79 

87   73   80 

21 

81 

67   74 

82   67   75 

83 

68   76 

84 

70   77 

86 

72   79 

87   73   80 

22 

81 

67   74 

82   67   75 

83 

68   76 

84 

70   77 

86 

72   79 

87   73   80 

23 

81 

67   74 

82   67   75 

83 

68   76 

84 

70   77 

86 

72   79 

87   73   80 

24 

81 

67   74 

82   67   75 

83 

68   76 

84 

70   77 

86 

72   79 

87   73   80 

25 

81 

67   74 

82   67   75 

83 

68   76 

84 

70   77 

86 

72   79 

87   73   80 

26 

81 

67   74 

82   67   75 

83 

68   76 

84 

70   77 

86 

72   79 

87   73   80 

27 

81 

67   74 

82   67   75 

83 

68   76 

84 

7C   77 

86 

72   79 

87   73   80 

28 

81 

6"   74 

82   67   75 

83 

68   76 

84 

70   77 

87 

72   80 

87   73   80 

29 

81 

67   74 

Feb.  29  values 
same  as  Feb**  28 

83 

68   76 

84 

70   77 

87 

72   80 

87   73   80 

30 

81 

67   74 

84 

68   76 

85 

70   78 

87 

72   80 

87   73   80 

31 

81 

67   74 

84 

68   76 

87 

72   80 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

87 

73   80 

87   74   81 

88 

74   81 

87 

73   80 

86 

72   79 

84   70   77 

2 

87 

73   80 

87   74   81 

88 

74   81 

87 

73   80 

86 

72   79 

84   70   77 

3 

87 

73   80 

87   74   81 

88 

74   81 

87 

73   80 

86 

72   79 

84   70   77 

4 

87 

73   80 

87   74   81 

88 

74   81 

87 

73   80 

86 

72   79 

84   70   77 

5 

87 

73   80 

87   74   81 

88 

74   81 

87 

73   80 

86 

72   79 

83   70   77 

6 

87 

73   80 

87   74   81 

88 

74   81 

87 

73   80 

86 

72   79 

83   70   77 

7 

87 

73   80 

87   74   31 

88 

73   81 

87 

73   80 

86 

72   79 

83   70   77 

8 

87 

73   80 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

73   80 

86 

72   79 

83   70   77 

9 

87 

74   81 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

73   80 

86 

72   79 

83   70   77 

10 

87 

74   81 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

73   80 

85 

72   79 

83   70   77 

11 

87 

74   81 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

73   80 

85 

72   79 

83   70   77 

12 

87 

74   81 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

73   80 

85 

71   78 

83   70   77 

13 

87 

74   81 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

73   80 

85 

71   78 

83   70   77 

14 

87 

74   81 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

73   80 

85 

71   78 

83   70   77 

15 

87 

74   81 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

73   80 

85 

71   78 

83   70   77 

16 

87 

74   81 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

73   80 

85 

71   78 

83   70   77 

17 

87 

74   81 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

73   80 

85 

71   78 

83   70   77 

18 

87 

74   81 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

73   80 

85 

71   78 

82   70   76 

19 

87 

74   81 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

73   80 

85 

71   78 

82   69   76 

20 

87 

74   81 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

73   80 

85 

71   78 

82   69   76 

21 

87 

74   81 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

73   80 

85 

71   78 

82   69   76 

22 

87 

74   81 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

73   80 

85 

71   78 

82   69   76 

23 

87 

74   81 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

73   80 

84 

71   78 

82   69   76 

24 

87 

74   81 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

73   80 

84 

71   78 

82   69   76 

25 

87 

74   81 

88   74   81 

88 

73   81 

87 

72   80 

84 

71   78 

82   69   76 

26 

87 

74   81 

88   74   81 

87 

73   80 

87 

72   80 

84 

71   78 

82   69   76 

27 

87 

74   81 

88   74   81 

87 

73   80 

87 

72   80 

84 

71   78 

82   69   76 

28 

87 

74   81 

88   74   81 

87 

73   80 

87 

72   80 

84 

71   78 

82   69   76 

29 

87 

74   81 

88   74   81 

87 

73   80 

87 

72   80 

84 

71   78 

82   69   76 

30 

87 

74   81 

88   74   81 

87 

73   80 

87 

72   80 

84 

71   78 

82   69   76 

31 

87 

74   81 

88   74   81 

87 

72   80 

82   69   76 

248 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

BLOCK  ISLAND,  RHODE  iSLAND 

State  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

39 

27 

33 

32 

38 

25 

32 

34 

39 

28 

34 

32 

47 

34 

41 

25 

57 

43 

50 

15 

66 

53 

60   6 

2 

39 

27 

33 

32 

38 

25 

32 

34 

40 

28 

34 

31 

47 

34 

41 

24 

57 

43 

50 

15 

67 

53 

60   6 

3 

39 

27 

33 

32 

38 

25 

32 

34 

40 

28 

34 

31 

47 

35 

41 

24 

57 

43 

50 

15 

67 

54 

61   6 

4 

3  9 

27 

33 

32 

38 

25 

32 

34 

40 

29 

35 

31 

48 

35 

42 

23 

57 

43 

50 

15 

67 

54 

61   6 

5 

39 

27 

33 

32 

38 

25 

32 

34 

41 

29 

35 

30 

48 

36 

42 

23 

57 

44 

51 

14 

67 

54 

61   5 

6 

39 

27 

33 

32 

38 

24 

31 

34 

41 

29 

35 

30 

49 

36 

43 

23 

58 

44 

51 

14 

68 

54 

61   5 

7 

39 

27 

33 

32 

38 

24 

31 

34 

41 

29 

35 

30 

49 

36 

43 

23 

58 

44 

51 

13 

68 

55 

62   5 

8 

39 

27 

33 

32 

37 

24 

31 

34 

41 

29 

35 

30 

49 

36 

43 

22 

59 

45 

52 

13 

68 

55 

62   5 

9 

39 

27 

33 

32 

37 

24 

31 

34 

41 

30 

36 

29 

50 

37 

44 

22 

59 

45 

52 

13 

68 

55 

62   5 

10 

39 

27 

33 

32 

37 

24 

31 

34 

42 

30 

36 

29 

50 

37 

44 

22 

59 

45 

52 

12 

69 

55 

62   4 

11 

39 

26 

33 

32 

37 

24 

31 

34 

42 

30 

36 

29 

50 

37 

44 

21 

60 

46 

53 

12 

69 

56 

63   4 

12 

39 

26 

33 

32 

37 

24 

31 

34 

42 

30 

36 

29 

51 

38 

45 

21 

60 

46 

53 

12 

69 

56 

63   4 

13 

39 

26 

33 

32 

37 

25 

31 

34 

42 

31 

37 

28 

51 

38 

45 

21 

60 

47 

54 

11 

69 

56 

63   4 

14 

39 

26 

33 

32 

37 

25 

31 

34 

43 

31 

37 

28 

52 

38 

45 

20 

61 

47 

54 

11 

69 

56 

63   4 

15 

39 

26 

33 

32 

37 

25 

31 

34 

43 

31 

37 

28 

52 

38 

45 

20 

61 

47 

54 

11 

70 

56 

63   3 

16 

39 

26 

33 

32 

37 

25 

31 

34 

43 

31 

37 

27 

52 

38 

45 

20 

61 

47 

54 

11 

70 

56 

63   3 

17 

39 

26 

33 

32 

37 

25 

31 

34 

44 

32 

38 

27 

52 

39 

46 

19 

61 

48 

55 

11 

70 

57 

64   3 

18 

39 

26 

33 

32 

37 

25 

31 

34 

44 

32 

38 

27 

53 

39 

46 

19 

61 

48 

55 

10 

70 

57 

64   3 

19 

39 

26 

33 

32 

38 

25 

32 

34 

44 

32 

38 

27 

53 

40 

47 

19 

62 

49 

56 

10 

70 

57 

64   2 

20 

39 

26 

33 

33 

38 

25 

32 

34 

44 

32 

38 

27 

53 

40 

47 

18 

62 

49 

56 

9 

71 

57 

64   2 

21 

39 

26 

33 

33 

38 

25 

32 

33 

4,4 

32 

38 

27 

54 

40 

47 

18 

63 

50 

57 

9 

71 

57 

64   2 

22 

39 

26 

33 

33 

38 

26 

32 

33 

45 

32 

39 

26 

54 

40 

47 

18 

63 

50 

57 

9 

71 

57 

64   2 

23 

39 

26 

33 

33 

33 

26 

32 

33 

45 

33 

39 

26 

54 

41 

48 

17 

63 

50 

57 

8 

71 

58 

65   2 

24 

39 

26 

33 

33 

38 

26 

32 

33 

45 

33 

39 

26 

55 

41 

48 

17 

64 

51 

58 

8 

71 

58 

65   2 

25 

39 

26 

33 

33 

38 

26 

32 

33 

46 

33 

40 

26 

55 

41 

48 

17 

64 

51 

58 

8 

71 

58 

65   1 

26 

39 

26 

33 

33 

38 

26 

32 

32 

46 

33 

40 

26 

55 

41 

48 

17 

64 

51 

58 

8 

72 

58 

65   1 

27 

39 

26 

33 

33 

39 

27 

33 

32 

46 

34 

40 

25 

55 

41 

48 

16 

64 

51 

58 

7 

72 

58 

65   1 

28 

38 

26 

32 

33 

39 

27 

33 

32 

46 

34 

40 

25 

56 

42 

49 

16 

65 

52 

59 

7 

72 

59 

66   1 

29 

38 

26 

32 

33 

peJ^    OQ 

val 
Feb. 

46 

34 

40 

25 

56 

42 

49 

16 

65 

52 

59 

6 

72 

59 

•66   1 

30 

38 

26 

32 

33 

' 

28 

46 

34 

40 

25 

56 

42 

49 

16 

66 

53 

60 

6 

72 

59 

66   1 

31 

38 

26 

32 

33 

S  Sin'-:  ao 

47 

34 

41 

25 

66 

53 

60 

6 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

73 

59 

66 

0 

78 

66 

72 

0 

72 

60 

66 

67 

54 

61 

5 

55 

44 

50 

15 

47 

35 

41  24 

2 

73 

60 

67 

0 

78 

66 

72 

0 

72 

60 

66 

67 

54 

61 

5 

55 

44 

50 

16 

47 

34 

41  25 

3 

73 

60 

67 

0 

78 

66 

72 

0 

72 

60 

66 

66 

54 

60 

5 

55 

43 

49 

16 

46 

33 

40  26 

4 

73 

60 

67 

0 

78 

66 

72 

0 

72 

60 

66 

66 

53 

60 

5 

55 

43 

49 

16 

46 

33 

40  26 

5 

74 

61 

68 

0 

78 

65 

72 

0 

72 

60 

66 

65 

53 

59 

6 

54 

42 

48 

16 

45 

33 

39  26 

6 

74 

61 

68 

0 

78 

65 

72 

0 

72 

60 

66 

65 

53 

59 

6 

54 

42 

48 

17 

45 

32 

39  26 

7 

74 

61 

68 

0 

77 

65 

71 

0 

71 

59 

65 

65 

53 

59 

6 

54 

42 

48 

17 

45 

32 

39  27 

8 

74 

61 

68 

0 

77 

65 

71 

0 

71 

59 

65 

2 

64 

52 

58 

7 

53 

42 

48 

17 

45 

31 

38  27 

9 

75 

62 

69 

0 

77 

65 

71 

0 

71 

59 

65 

2 

64 

52 

58 

7 

53 

42 

48 

18 

44 

31 

38  27 

10 

75 

62 

69 

0 

77 

65 

71 

0 

71 

59 

65 

2 

64 

51 

58 

8 

53 

41 

47 

18 

44 

31 

38  28 

11 

75 

62 

69 

0 

77 

65 

71 

0 

71 

59 

65 

2 

63 

51 

57 

8 

53 

41 

47 

18 

43 

31 

37  28 

12 

75 

62 

69 

0 

76 

65 

71 

0 

71 

58 

65 

2 

63 

51 

57 

8 

52 

41 

47 

18 

43 

30 

37  28 

13 

76 

63 

70 

0 

76 

64 

70 

0 

71 

58 

65 

2 

62 

50 

56 

9 

52 

41 

47 

19 

42 
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20  45 

20 

90 

62 

76 

0 

87 

59 

73 

0 

75 

46 

61 

6 

62 

35 

49 

17 

40 

19 

30 

36 

29 

9 

19  46 

21 

90 

62 

76 

0 

86 

59 

73 

0 

74 

46 

60 

7 

61 

34 

48 

18 

39 

18 

29 

37 

29 

9 

19  46 

22 

90 

62 

76 

0 

86 

59 

73 

0 

74 

45 

60 

7 

61 

34 

48 

18 

39 

18 

29 

37 

29 

9 

19  46 

23 

90 

62 

76 

0 

86 

58 

72 

73 

45 

59 

7 

60 

33 

47 

19 

38 

17 

28 

38 

29 

9 

19  46 

24 

90 

62 

76 

0 

85 

58 

72 

73 

45 

59 

7 

60 

33 

47 

19 

38 

17 

28 

38 

28 

8 

18  46 

25 

90 

62 

76 

0 

85 

58 

72 

72 

44 

58 

8 

59 

32 

46 

19 

37 

16 

27 

39 

28 

8 

18  47 

26 

90 

62 

76 

0 

85 

57 

71 

72 

44 

58 

8 

58 

32 

45 

20 

37 

16 

27 

39 

28 

8 

18  47 

27 

90 

62 

76 

0 

84 

57 

71 

72 

43 

58 

9 

58 

31 

45 

21 

36 

15 

26 

39 

28 

8 

18  47 

28 

90 

62 

76 

0 

84 

56 

70 

71 

43 

57 

9 

57 

31 

44' 

21 

36 

15 

26 

39 

28 

7 

18  47 

29 

90 

62 

76 

0 

84 

56 

70 

71 

42 

57 

10 

56 

30 

43 

22 

35 

15 

25 

40 

27 

7 

17  48 

30 

90 

62 

76 

0 

83 

56 

70 

70 

42 

56 

10 

56 

30 

43 

22 

35 

15 

25 

40 

27 

7 

17  48 

31 

90 

62 

76 

0 

83 

55 

69 

55 

29 

42 

23 

27 

7 

17  48 

257 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

RAPID  CITY,  SOUTH  DAKOTA 

Municipal  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

36 

13 

25 

40 

33 

9 

21 

44 

39 

16 

28 

38 

49 

25 

37 

28 

64 

39 

52 

14 

72 

48 

60   7 

2 

36 

12 

24 

41 

33 

9 

21 

44 

39 

16 

28 

38 

49 

26 

38 

27 

65 

40 

53 

13 

72 

48 

60   7 

3 

36 

12 

24 

41 

34 

10 

22 

43 

39 

16 

28 

37 

50 

26 

38 

27 

65 

40 

53 

13 

72 

49 

61   7 

4 

36 

12 

24 

41 

34 

10 

22 

43 

39 

17 

28 

37 

50 

27 

39 

26 

65 

40 

53 

13 

73 

49 

61   7 

5 

36 

12 

24 

41 

34 

10 

22 

43 

40 

17 

29 

37 

51 

27 

39 

26 

66 

41 

r4 

12 

73 

49 

61   7 

6 

35 

11 

23 

42 

34 

10 

22 

43 

40 

17 

29 

37 

51 

28 

40 

25 

66 

41 

54 

12 

73 

50 

62   6 

7 

35 

11 

23 

42 

34 

10 

22 

43 

40 

17 

29 

36 

52 

28 

40 

24 

66 

41 

54 

12 

74 

50 

62   6 

8 

35 

11 

23 

*2 

34 

11 

23 

42 

40 

18 

29 

36 

52 

29 

41 

24 

66 

42 

54 

12 

74 

50 

62   6 

9 

35 

11 

23 

42 

35 

11 

23 

42 

40 

18 

29 

36 

53 

29 

41 

23 

66 

42 

54 

12 

74 

51 

63   6 

10 

35 

11 

23 

42 

35 

11 

23 

42 

41 

18 

30 

36 

54 

30 

42 

23 

67 

42 

55 

11 

74 

51 

63   6 

11 

35 

10 

23 

43 

35 

11 

23 

42 

41 

18 

30 

35 

54 

30 

42 

23 

67 

42 

55 

11 

75 

51 

63   5 

12 

34 

10 

21 

43 

35 

12 

24 

41 

41 

19 

30 

35 

55 

31 

43 

22 

67 

43 

55 

11 

75 

52 

64   5 

13 

34 

10 

22 

43 

36 

12 

24 

41 

41 

19 

30 

35 

55 

31 

43 

22 

67 

43 

55 

11 

76 

52 

64   5 

14 

34 

10 

22 

43 

36 

12 

24 

41 

42 

19 

31 

35 

56 

32 

44 

21 

67 

43 

55 

11 

76 

52 

64   5 

15 

34 

10 

22 

43 

36 

12 

24 

41 

42 

19 

31 

35 

57 

32 

45 

20 

68 

43 

56 

11 

77 

53 

65   4 

16 

34 

9 

22 

44 

36 

13 

25 

40 

42 

19 

31 

34 

57 

33 

45 

20 

68 

44 

56 

10 

77 

53 

65   4 

17 

34 

9 

22 

44 

36 

13 

25 

40 

42 

20 

31 

34 

58 

33 

46 

19 

68 

44 

56 

10 

77 

54 

66   3 

18 

34 

9 

22 

44 

37 

13 

25 

40 

43 

20 

32 

34 

58 

34 

46 

19 

68 

44 

56 

10 

78 

54 

66   3 

19 

34 

9 

22 

44 

37 

13 

25 

40 

43 

20 

32 

33 

59 

34 

47 

19 

68 

44 

56 

10 

78 

54 

66   3 

20 

33 

9 

21 

44 

37 

14 

26 

40 

43 

21 

32 

33 

60 

35 

48 

18 

69 

45 

57 

10 

79 

55 

67   3 

21 

33 

9 

21 

44 

37 

14 

26 

39 

44 

21 

33 

32 

60 

35 

48 

18 

69 

45 

57 

10 

79 

55 

67   3 

22 

33 

9 

21 

44 

38 

14 

26 

39 

44 

21 

33 

32 

61 

36 

49 

17 

69 

45 

57 

10 

80 

55 

68   2 

23 

33 

8 

21 

44 

38 

14 

26 

39 

44 

21 

33 

32 

61 

36 

49 

17 

69 

45 

57 

10 

80 

55 

68   2 

24 

33 

8 

21 

44 

38 

15 

27 

39 

45 

22 

34 

32 

61 

36 

49 

17 

69 

46 

58 

9 

81 

56 

69   2 

25 

33 

8 

21 

44 

38 

15 

27 

39 

45 

22 

34 

32 

62 

37 

50 

16 

70 

46 

58 

9 

81 

56 

69   2 

26 

33 

8 

21 

44 

38 

15 

27 

39 

45 

22 

34 

31 

62 

37 

50 

16 

70 

46 

58 

9 

81 

56 

69   2 

27 

33 

8 

21 

44 

39 

16 

28 

38 

46 

23 

35 

31 

63 

38 

51 

15 

70 

47 

59 

8 

82 

56 

69   2 

28 

33 

9 

21 

44 

39 

16 

28 

38 

46 

23 

35 

30 

63 

38 

51 

15 

70 

47 

59 

8 

82 

57 

70   2 

29 

33 

9 

21 

44 

Feb.  29 

va] 

ues 

47 

24 

36 

30 

64 

38 

51 

14 

71 

47 

59 

8 

83 

57 

70   2 

30 

33 

9 

21 

44 

same  as 

Feb. 

28 

47 

24 

36 

29 

64 

39 

52 

14 

71 

47 

59 

8 

83 

57 

70   2 

31 

33 

9 

21 

44 

48 

24 

36 

29 

71 

48 

60 

8 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

84 

58 

71 

2 

89 

61 

75 

0 

81 

53 

67 

2 

70 

42 

56 

10 

55 

30 

43 

23 

41 

18 

30  35 

2 

85 

58 

72 

2 

89 

61 

75 

0 

81 

53 

67 

2 

69 

42 

56 

10 

54 

29 

42 

24 

41 

18 

30  36 

3 

85 

58 

72 

2 

89 

61 

75 

0 

80 

52 

66 

3 

69 

41 

55 

11 

53 

29 

41 

24 

41 

18 

30  36 

4 

^5 

59 

72 

2 

88 

60 

74 

0 

80 

52 

66 

3 

69 

4) 

55 

11 

52 

28 

40 

25 

41 

18 

30  36 

5 

86 

59 

73 

88 

60 

74 

0 

80 

52 

66 

3 

68 

41 

55 

11 

52 

28 

40 

25 

40 

17 

29  36 

6 

86 

59 

73 

88 

60 

74 

0 

79 

51 

65 

3 

68 

40 

54 

12 

51 

27 

39 

26 

40 

17 

29  36 

7 

86 

59 

73 

88 

60 

74 

0 

79 

51 

65 

3 

68 

40 

54 

12 

51 

27 

39 

26 

40 

17 

29  36 

8 

87 

59 

73 

88 

60 

74 

0 

79 

50 

65 

3 

67 

40 

54 

12 

50 

26 

38 

27 

40 

17 

29  37 

9 

87 

59 

73 

88 

60 

74 

0 

78 

50 

64 

4 

67 

39 

53 

12 

50 

26 

38 

27 

40 

17 

29  37 

10 

87 

60 

74 

88 

59 

74 

0 

78 

50 

64 

4 

66 

39 

53 

13 

49 

25 

37 

28 

39 

17 

28  37 

11 

87 

60 

74 

87 

59 

73 

0 

77 

49 

63 

4 

66 

39 

53 

13 

49 

25 

37 

28 

39 

16 

28  37 

12 

88 

60 

74 

87 

59 

73 

0 

77 

49 

63 

4 

65 

38 

52 

14 

48 

24 

36 

29 

39 

16 

28  37 

13 

88 

60 

74 

87 

59 

73 

0 

77 

48 

63 

5 

65 

38 

52 

14 

48 

24 

36 

29 

39 

16 

28  37 

14 

88 

60 

74 

87 

59 

73 

0 

76 

48 

62 

5 

64 

38 

51 

14 

48 

23 

36 

30 

39 

16 

28  38 

15 

88 

60 

74 

87 

59 

73 

0 

76 

48 

62 

5 

64 

37 

51 

15 

47 

23 

35 

30 

39 

16 

28  38 

16 

88 

60 

74 

87 

58 

73 

0 

75 

47 

61 

6 

63 

37 

50 

15 

47 

22 

35 

30 

39 

16 

28  38 

17 

88 

60 

74 

86 

58 

72 

0 

75 

47 

61 

6 

63 

37 

50 

15 

46 

22 

34 

31 

38 

16 

27  38 

18 

88 

60 

74 

86 

58 

72 

0 

75 

47 

61 

6 

62 

36 

49 

16 

46 

22 

34 

31 

38 

15 

27  38 

19 

89 

60 

75 

0 

86 

58 

72 

0 

74 

46 

60 

6 

62 

36 

49 

16 

45 

21 

33 

32 

38 

15 

27  38 

20 

89 

60 

75 

0 

85 

58 

72 

0 

74 

46 

60 

6 

61 

36 

49 

17 

45 

21 

33 

32 

38 

15 

27  38 

21 

89 

60 

75 

0 

85 

57 

71 

0 

73 

45 

59 

7 

61 

35 

48 

17 

44 

21 

33 

32 

38 

15 

27  39 

22 

89 

60 

75 

0 

85 

57 

71 

0 

73 

45 

59 

7 

60 

35 

48 

18 

44 

20 

32 

33 

38 

15 

27  39 

23 

89 

61 

75 

0 

84 

57 

71 

73 

45 

59 

7 

60 

34 

47 

18 

43 

20 

32 

33 

38 

15 

27  39 

24 

89 

61 

75 

0 

84 

56 

70 

72 

44 

58 

8 

59 

34 

47 

19 

43 

20 

32 

34 

38 

14 

26  39 

25 

89 

61 

75 

0 

84 

56 

70 

72 

44 

58 

8 

59 

34 

47 

19 

43 

19 

31 

34 

37 

14 

26  39 

26 

89 

61 

75 

0 

83 

56 

70 

71 

44 

58 

8 

58 

33 

46 

20 

42 

19 

31 

34 

37 

14 

26  39 

27 

89 

61 

75 

0 

83 

55 

69 

71 

43 

57 

9 

58 

33 

46 

20 

42 

19 

31 

35 

37 

14 

26  39 

28 

89 

61 

75 

0 

83 

55 

69 

71 

43 

57 

9 

57 

32 

45 

21 

42 

19 

31 

35 

37 

14 

26  40 

29 

89 

61 

75 

0 

82 

55 

69 

2 

70 

43 

57 

9 

57 

32 

45 

21 

41 

19 

30 

35 

37 

14 

26  40 

30 

89 

61 

75 

0 

82 

54 

68 

2 

70 

42 

56 

10 

56 

31 

44 

22 

41 

18 

30 

35 

37 

13 

25  40 

31 

89 

61 

75 

0 

82 

54 

68 

2 

55 

30 

43 

23 

37 

13 

25  40 

258 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

SIOUX  FALLS,   SOUTH  DAKOTA 

Foss  Field 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

VY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

27 

8 

18 

48 

25 

5 

15 

50 

34 

15 

25 

41 

47 

28 

38 

27 

66 

42 

54 

12 

74 

52 

63 

6 

2 

27 

8 

18 

48 

25 

5 

15 

50 

34 

15 

25 

41 

48 

28 

38 

26 

66 

42 

54 

12 

75 

52 

64 

5 

3 

27 

7 

17 

48 

26 

5 

16 

49 

35 

16 

26 

40 

49 

29 

39 

26 

67 

42 

55 

12 

75 

53 

64 

5 

4 

27 

7 

17 

48 

26 

6 

16 

49 

35 

16 

26 

40 

49 

29 

39 

25 

67 

43 

55 

11 

75 

53 

64 

5 

5 

27 

7 

17 

48 

26 

6 

16 

49 

35 

17 

26 

39 

50 

30 

40 

25 

67 

43 

55 

11 

76 

53 

65 

4 

6 

26 

7 

17 

48 

26 

6 

16 

49 

36 

17 

27 

39 

51 

30 

41 

24 

68 

43 

56 

11 

76 

54 

65 

4 

7 

26 

6 

16 

49 

27 

6 

17 

48 

36 

17 

27 

39 

51 

31 

41 

24 

68 

44 

56 

10 

76 

54 

65 

4 

8 

26 

6 

16 

49 

27 

7 

17 

48 

36 

18 

27 

38 

52 

31 

42 

23 

68 

44 

56 

10 

77 

54 

66 

4 

9 

26 

6 

16 

49 

27 

7 

17 

48 

37 

18 

28 

38 

53 

32 

43 

23 

69 

44 

57 

10 

77 

55 

66 

4 

10 

26 

6 

16 

49 

27 

7 

17 

48 

37 

18 

28 

38 

54 

32 

43 

22 

69 

45 

57 

9 

77 

55 

66 

3 

11 

26 

6 

16 

49 

28 

8 

18 

47 

37 

19 

28 

37 

54 

33 

44 

21 

69 

45 

57 

9 

78 

56 

67 

3 

12 

25 

5 

15 

50 

28 

8 

18 

47 

38 

19 

29 

37 

55 

33 

44 

20 

69 

45 

57 

9 

78 

56 

67 

3 

13 

25 

5 

15 

50 

28 

8 

18 

47 

38 

20 

29 

36 

56 

34 

45 

20 

69 

45 

57 

9 

78 

56 

67 

3 

14 

25 

5 

15 

50 

29 

9 

19 

46 

38 

20 

29 

36 

56 

34 

45 

19 

70 

46 

58 

9 

79 

57 

68 

3 

15 

25 

5 

15 

50 

29 

9 

19 

46 

39 

20 

30 

35 

57 

35 

46 

19 

70 

46 

58 

9 

79 

57 

68 

2 

16 

25 

5 

15 

50 

29 

9 

19 

46 

39 

21 

30 

35 

58 

35 

47 

19 

70 

46 

58 

9 

80 

57 

69 

2 

17 

24 

5 

15 

50 

30 

10 

20 

45 

39 

21 

30 

35 

58 

35 

47 

18 

70 

47 

59 

8 

80 

57 

69 

2 

18 

24 

4 

14 

51 

30 

10 

20 

45 

40 

21 

31 

34 

59 

36 

48 

18 

71 

47 

59 

8 

80 

58 

69 

2 

19 

24 

4 

14 

51 

31 

10 

21 

44 

40 

22 

31 

34 

60 

36 

48 

17 

71 

47 

59 

8 

81 

58 

70 

2 

20 

24 

4 

14 

51 

31 

11 

21 

44 

41 

22 

32 

33 

60 

37 

49 

16 

71 

48 

60 

8 

81 

58 

70 

2 

21 

24 

4 

14 

51 

31 

11 

21 

44 

41 

23 

32 

33 

61 

37 

49 

16 

71 

48 

60 

8 

82 

59 

71 

22 

24 

4 

14 

51 

32 

12 

22 

43 

43 

23 

32 

33 

61 

38 

50 

16 

71 

48 

60 

8 

82 

59 

71 

23 

24 

4 

14 

51 

32 

12 

22 

43 

42 

23 

33 

32 

62 

38 

50 

15 

72 

49 

61 

7 

82 

59 

71 

24 

24 

4 

14 

51 

32 

12 

22 

43 

42 

24 

33 

32 

63 

39 

51 

15 

72 

49 

61 

7 

83 

59 

71 

25 

24 

4 

14 

51 

33 

13 

23 

42 

43 

24 

34 

31 

63 

39 

51 

14 

72 

49 

61 

7 

83 

60 

72 

26 

24 

4 

14 

51 

33 

13 

23 

42 

43 

25 

34 

31 

64 

39 

52 

14 

72 

50 

61 

7 

83 

60 

72 

27 

24 

4 

14 
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MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

88 

66 

77 

0 

89 

67 

78 

0 

86 

62 

74 

79 

54 

67 

2 

65 

40 

53 

12 

53 

33 

43  22 

2 

88 

66 

77 

0 

89 

67 

78 

0 

86 

62 

74 

79 

53 

66 

2 

64 

40 

52 

13 

53 

33 

43  22 

3 

88 

66 

77 

0 

89 

67 

78 

0 

86 

62 

74 

78 

53 

66 

2 

64 

40 

52 

13 

52 

32 

42  22 

4 

88 

66 

77 

0 

89 

67 

78 

0 

86 

62 

74 

78 

53 

66 

3 

63 

39 

51 

14 

52 

32 

42  23 

5 

88 

66 

77 

0 

89 

67 

78 

0 

86 

62 

74 

77 

52 

65 

3 

63 

39 

51 

14 

52 

32 

42  23 

6 

88 

66 

77 

0 

89 

67 

78 

0 

85 

61 

73 

77 

52 

65 

3 

63 

38 

51 

14 

51 

32 

42  23 

7 

88 

66 

77 

0 

89 

67 

78 

0 

85 

61 

73 

76 

51 

64 

3 

62 

38 

50 

15 

51 

31 

41  24 

8 

88 

66 

77 

0 

88 

67 

78 

0 

85 

61 

73 

76 

51 

64 

4 

62 

38 

50 

15 

51 

31 

41  24 

9 

88 

66 

77 

0 

88 

66 

77 

0 

85 

61 

73 

76 

50 

63 

4 

61 

37 

49 

15 

50 

31 

41  24 

10 

89 

67 

78 

0 

88 

66 

77 

0 

85 

60 

73 

75 

50 

63 

4 

61 

37 

49 

16 

50 

31 

41  25 

11 

89 

67 

78 

0 

88 

66 

77 

0 

84 

60 

72 

75 

50 

63 

4 

60 

37 

49 

16 

50 

31 

41  25 

12 

89 

67 

78 

0 

88 

66 

77 

0 

84 

60 

72 

74 

49 

62 

4 

60 

36 

48 

17 

50 

31 

41  25 

13 

89 

67 

78 

0 

88 

66 

77 

0 

84 

60 

72 

74 

49 

62 

5 

59 

36 

48 

17 

49 

31 

40  25 

14 

89 

67 

78 

0 

88 

66 

77 

0 

84 

59 

72 

74 

48 

61 

5 

59 

36 

48 

18 

49 

31 

40  25 

15 

89 

67 

78 

0 

88 

66 

77 

0 

84 

59 

72 

73 

48 

61 

5 

59 

36 

48 

18 

49 

31 

40  25 

16 

89 

67 

78 

0 

88 

66 

77 

0 

83 

59 

71 

73 

47 

60 

6 

58 

35 

47 

18 

49 

30 

40  25 

17 

89 

67 

78 

0 

88 

65 

77 

0 

83 

59 

71 

72 

47 

60 

6 

58 

35 

47 

19 

49 

30 

40  26 

18 

89 

67 

78 

0 

88 

65 

77 

0 

83 

58 

71 

72 

46 

59 

7 

58 

35 

47 

19 

49 

30 

40  26 

19 

89 

67 

78 

0 

88 

65 

77 

0 

83 

58 

71 

71 

46 

59 

7 

57 

35 

46 

19 

49 

30 

40  26 

20 

89 

67 

78 

0 

88 

65 

77 

0 

82 

58 

70 

71 

46 

59 

7 

57 

35 

46 

19 

49 

30 

40  26 

21 

89 

67 

78 

0 

88 

65 

77 

0 

82 

57 

70 

70 

45 

58 

8 

56 

34 

45 

19 

48 

30 

39  26 

22 

89 

67 

78 

0 

87 

64 

76 

0 

82 

57 

70 

2 

70 

45 

58 

8 

56 

34 

45 

20 

48 

30 

39  26 

23 

89 

67 

78 

0 

87 

64 

76 

0 

82 

57 

70 

2 

69 

44 

57 

8 

56 

34 

45 

20 

48 

30 

39  26 

24 

89 

67 

78 

0 

87 

64 

76 

0 

81 

57 

69 

2 

69 

44 

57 

9 

55 

34 

45 

21 

48 

30 

39  26 

25 

89 

67 

78 

0 

87 

64 

76 

0 

81 

56 

69 

2 

68 

43 

56 

9 

55 

34 

45 

21 

48 

30 

39  26 

26 

89 

67 

78 

0 

87 

64 

76 

0 

81 

56 

69 

2 

68 

43 

56 

10 

54 

33 

44 

21 

48 

30 

39  26 

27 

89 

67 

78 

0 

87 

64 

76 

0 

80 

55 

68 

2 

68 

42 

55 

10 

54 

33 

44 

22 

48 

30 

39  26 

28 

89 

67 

78 

0 

87 

63 

75 

0 

80 

55 

68 

2 

67 

42 

55 

10 

54 

33 

44 

22 

48 

30 

39  26 

29 

89 

67 

78 

0 

87 

63 

75 

0 

79 

55 

67 

2 

66 

42 

54 

11 

54 

33 

44 

22 

48 

30 

39  26 

30 

89 

67 

78 

0 

86 

63 

75 

0 

79 

54 

67 

2 

66 

41 

54 

11 

53 

33 

43 

22 

48 

30 

39  26 

31 

8'9 

67 

78 

0 

86 

62 

74 

0 

65 

41 

53 

12 

48 

30 

39  26 

267    - 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

ABILENE,  TEXAS 

Municipal  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

56 

33 

45 

21 

58 

34 

46 

19 

64 

39 

52 

14 

73 

46 

60 

8 

81 

56 

69 

0 

88 

65 

77 

0 

2 

56 

33 

45 

21 

58 

34 

46 

19 

64 

39 

52 

14 

73 

46 

60 

7 

81 

56 

69 

0 

88 

65 

77 

0 

3 

56 

33 

45 

21 

58 

34 

46 

19 

65 

39 

52 

14 

74 

47 

61 

7 

81 

57 

69 

0 

88 

65 

77 

0 

4 

56 

33 

45 

21 

58 

34 

46 

19 

65 

39 

52 

14 

74 

47 

61 

7 

81 

57 

69 

0 

89 

66 

78 

0 

5 

56 

33 

45 

21 

59 

35 

47 

18 

65 

39 

52 

13 

74 

48 

61 

6 

81 

57 

69 

0 

89 

66 

78 

0 

6 

56 

33 

45 

21 

59 

35 

47 

18 

65 

39 

52 

13 

75 

48 

62 

6 

81 

57 

69 

0 

89 

67 

78 

0 

7 

56 

33 

45 

21 

59 

35 

47 

18 

66 

40 

53 

13 

75 

48 

62 

6 

82 

58 

70 

0 

90 

67 

79 

0 

8 

56 

33 

45 

21 

59 

35 

47 

18 

66 

40 

53 

13 

75 

49 

62 

6 

82 

58 

70 

0 

90 

67 

79 

0 

9 

56 

33 

45 

21 

59 

35 

47 

18 

66 

40 

53 

13 

76 

49 

63 

5 

82 

58 

70 

0 

90 

68 

79 

0 

10 

56 

33 

45 

21 

59 

35 

47 

18 

67 

40 

54 

13 

76 

49 

63 

5 

82 

58 

70 

0 

91 

68 

80 

0 

11 

56 

32 

44 

21 

60 

36 

48 

17 

67 

40 

54 

12 

76 

50 

63 

5 

82 

59 

71 

0 

91 

68 

80 

0 

12 

56 

32 

44 

21 

60 

36 

48 

17 

67 

40 

54 

12 

76 

50 

63 

5 

82 

59 

71 

0 

91 

68 

80 

0 

13 

56 

32 

44 

21 

60 

36 

48 

17 

67 

41 

54 

12 

77 

50 

64 

4 

83 

59 

71 

0 

91 

69 

80 

0 

14 

56 

32 

44 

21 

60 

36 

48 

17 

68 

41 

55 

12 

77 

51 

64 

4 

83 

59 

71 

0 

92 

69 

81 

0 

15 

56 

32 

44 

21 

60 

36 

48 

17 

68 

41 

55 

11 

77 

51 

64 

4 

83 

60 

72 

0 

92 

69 

81 

0 

16 

56 

32 

44 

21 

61 

36 

49 

16 

68 

41 

55 

11 

78 

52 

65 

4 

83 

60 

72 

0 

92 

69 

81 

0 

17 

56 

32 

44 

21 

61 

37 

49 

16 

69 

42 

56 

11 

78 

52 

65 

4 

83 

60 

72 

0 

92 

70 

81 

0 

18 

56 

32 

44 

21 

61 

37 

49 

16 

69 

42 

56 

11 

78 

52 

65 

3 

84 

60 

72 

0 

93 

70 

82 

0 

19 

56 

33 

45 

21 

61 

37 

49 

16 

69 

42 

56 

11 

78 

53 

66 

3 

84 

61 

73 

0 

93 

70 

82 

0 

20 

56 

33 

45 

21 

62 

37 

50 

16 

70 

42 

56 

10 

79 

53 

66 

3 

84 

61 

73 

0 

93 

70 

82 

0 

21 

57 

33 

45 

21 

62 

37 

50 

16 

70 

43 

57 

10 

79 

53 

66 

2 

84 

61 

73 

0 

93 

70 

82 

0 

22 

57 

33 

45 

21 

62 

38 

50 

16 

70 

43 

57 

10 

79 

54 

67 

2 

84 

62 

73 

0 

93 

71 

82 

0 

23 

57 

33 

45 

20 

62 

38 

50 

15 

70 

43 

57 

10 

79 

54 

67 

2 

85 

62 

74 

0 

94 

71 

83 

0 

24 

57 

33 

45 

20 

63 

38 

51 

15 

71 

43 

57 

10 

79 

54 

67 

2 

85 

62 

74 

0 

94 

71 

83 

0 

25 

57 

33 

45 

20 

63 

38 

51 

15 

71 

44 

58 

9 

80 

55 

68 

1 

85 

62 

74 

0 

94 

71 

83 

0 

26 

57 

33 

45 

20 

63 

38 

51 

15 

71 

44 

58 

9 

80 

55 

68 

1 

86 

63 

75 

0 

94 

71 

83 

0 

27 

57 

33 

45 

20 

63 

39 

51 

15 

72 

44 

->8 

9 

80 

55 

68 

1 

86 

63 

75 

0 

94 

71 

83 

0 

28 

57 

33 

45 

20 

64 

39 

52 

14 

72 

44 

58 

9 

80 

55 

68 

1 

86 

63 

75 

0 

94 

71 

83 

0 

29 

57 

34 

46 

20 

Feb 

.  29 

val 
Feb. 

72 

45 

59 

8 

81 

56 

69 

0 

86 

64 

75 

0 

94 

72 

S3 

0 

30 

57 

34 

46 

20 

ties 
28 

73 

45 

59 

8 

81 

56 

69 

0 

87 

64 

76 

0 

94 

72 

83 

0 

31 

58 

34 

46 

20 

S  cLITic  a  » 

73 

46 

60 

8 

87 

64 

76 

0 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

94 

72 

83 

0 

95 

73 

84 

0 

92 

69 

81 

0 

83 

59 

71 

0 

72 

47 

60 

7 

60 

36 

48 

17 

2 

94 

72 

83 

0 

95 

73 

84 

0 

92 

69 

81 

0 

83 

59 

71 

0 

71 

46 

59 

7 

60 

36 

48 

17 

3 

94 

72 

83 

0 

95 

73 

84 

0 

91 

69 

80 

0 

83 

59 

71 

71 

46 

59 

7 

60 

36 

48 

17 

4 

94 

72 

83 

0 

95 

73 

84 

0 

91 

68 

80 

0 

83 

58 

71 

70 

45 

58 

8 

60 

35 

48 

17 

5 

94 

72 

83 

0 

95 

73 

84 

0 

90 

68 

79 

0 

82 

58 

70 

70 

45 

58 

8 

59 

35 

47 

18 

6 

94 

72 

83 

0 

95 

73 

84 

0 

90 

68 

79 

0 

82 

58 

70 

69 

44 

57 

9 

59 

35 

47 

18 

7 

94 

72 

83 

0 

94 

73 

84 

0 

90 

67 

79 

0 

82 

57 

70 

69 

44 

57 

9 

59 

35 

47 

18 

8 

94 

72 

83 

0 

94 

73 

84 

0 

90 

67 

79 

0 

81 

57 

69 

2 

68 

44 

56 

9 

59 

35 

47 

18 

9 

94 

72 

83 

0 

94 

73 

84 

0 

89 

67 

78 

0 

81 

57 

69 

2 

68 

43 

56 

10 

59 

35 

47 

18 

10 

94 

72 

83 

0 

94 

73 

84 

0 

89 

66 

78 

0 

81 

56 

69 

2 

67 

43 

55 

10 

59 

35 

47 

18 

11 

94 

72 

83 

0 

94 

73 

84 

0 

89 

66 

78 

0 

81 

56 

69 

2 

67 

42 

55 

11 

59 

34 

47 

18 

12 

94 

72 

83 

0 

94 

73 

84 

0 

88 

66 

77 

0 

80 

55 

68 

2 

66 

42 

54 

11 

58 

34 

46 

19 

13 

94 

72 

83 

0 

94 

73 

84 

0 

88 

65 

77 

0 

80 

55 

68 

2 

66 

41 

54 

12 

58 

34 

46 

19 

14 

94 

72 

83 

0 

94 

73 

84 

0 

88 

65 

77 

0 

80 

55 

68 

2 

66 

41 

54 

12 

58 

34 

46 

19 

15 

94 

72 

83 

0 

94 

73 

84 

0 

87 

65 

76 

0 

79 

54 

67 

3 

65 

40 

53 

12 

58 

34 

46 

19 

16 

94 

72 

83 

0 

94 

73 

84 

0 

87 

64 

76 

0 

79 

54 

67 

3 

65 

40 

53 

13 

58 

34 

46 

19 

17 

94 

72 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

87 

64 

76 

0 

79 

54 

67 

3 

64 

40 

52 

13 

58 

34 

46 

19 

18 

94 

72 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

87 

63 

75 

0 

78 

53 

66 

3 

64 

39 

52 

13 

58 

34 

46 

19 

19 

94 

72 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

86 

63 

75 

0 

78 

53 

66 

4 

64 

39 

52 

14 

58 

34 

46 

19 

20 

94 

72 

83 

0 

94 

72 

83 

0 

86 

63 

75 

0 

77 

52 

65 

4 

63 

39 

51 

14 

57 

34 

46 

19 

21 

94 

72 

83 

0 

94 

71 

83 

0 

86 

63 

75 

0 

77 

52 

65 

4 

63 

38 

51 

14 

57 

34 

46 

20 

22 

94 

72 

83 

0 

94 

71 

83 

0 

85 

62 

74 

0 

77 

52 

65 

4 

62 

38 

50 

15 

57 

34 

46 

20 

23 

95 

72 

84 

0 

94 

71 

83 

0 

85 

62 

74 

0 

76 

51 

64 

5 

62 

38 

50 

15 

57 

34 

46 

20 

24 

95 

72 

84 

0 

94 

71 

83 

0 

85 

61 

73 

0 

76 

51 

64 

5 

62 

37 

50 

15 

57 

34 

46 

20 

25 

95 

72 

84 

0 

94 

71 

83 

0 

85 

61 

73 

0 

75 

50 

63 

5 

62 

37 

50 

16 

57 

34 

46 

20 

26 

95 

72 

84 

0 

94 

70 

82 

0 

84 

61 

73 

0 

75 

50 

63 

5 

61 

37 

49 

16 

57 

33 

45 

20 

27 

95 

72 

84 

0 

94 

70 

82 

0 

84 

61 

73 

0 

75 

49 

62 

6 

61 

37 

49 

16 

57 

33 

45 

20 

28 

95 

72 

84 

0 

93 

70 

82 

0 

84 

60 

72 

0 

74 

49 

62 

6 

61 

36 

49 

16 

57 

33 

45 

20 

29 

95 

73 

84 

0 

93 

70 

82 

0 

84 

60 

72 

0 

74 

49 

62 

6 

61 

36 

49 

17 

57 

33 

45 

20 

30 

95 

73 

84 

0 

93 

70 

82 

0 

83 

59 

71 

0 

73 

48 

61 

7 

60 

36 

48 

17 

56 

33 

45 

20 

31 

95 

73 

84 

0 

93 

69 

81 

0 

72 

47 

60 

7 

56 

33 

45 

21 

268    - 


U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

AMARILLO,  TEXAS 

Amarillo  Air  Terminal 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

49 

25 

37 

28 

50 

24 

37 

28 

56 

29 

43 

23 

65 

36 

51 

15 

75 

48 

62 

4 

83 

57 

70   0 

2 

49 

25 

37 

28 

50 

24 

37 

28 

56 

29 

43 

22 

65 

36 

51 

15 

75 

48 

62 

4 

84 

57 

71   0 

3 

49 

25 

37 

28 

51 

24 

38 

27 

57 

29 

43 

22 

66 

37 

52 

14 

75 

48 

62 

4 

84 

58 

71   0 

4 

49 

24 

37 

28 

51 

25 

38 

27 

57 

29 

43 

22 

66 

37 

52 

14 

75 

49 

62 

4 

85 

58 

72   0 

5 

49 

24 

37 

28 

51 

25 

38 

27 

57 

30 

44 

21 

67 

37 

52 

13 

76 

49 

63 

4 

85 

58 

72   0 

6 

49 

24 

37 

28 

51 

25 

38 

27 

58 

30 

44 

21 

67 

38 

53 

13 

76 

49 

63 

4 

85 

59 

72   0 

7 

49 

24 

37 

29 

51 

25 

38 

27 

58 

30 

44 

21 

67 

38 

53 

13 

76 

49 

63 

4 

86 

59 

73   0 

8 

49 

24 

37 

29 

52 

25 

39 

26 

58 

30 

44 

21 

67 

39 

53 

12 

76 

50 

63 

3 

86 

60 

73   0 

9 

49 

24 

37 

29 

52 

26 

39 

26 

58 

30 

44 

21 

68 

39 

54 

12 

76 

50 

63 

3 

87 

60 

74   0 

10 

48 

24 

36 

29 

52 

26 

39 

26 

59 

30 

45 

20 

68 

40 

54 

11 

77 

50 

64 

3 

87 

60 

74   0 

11 

48 

24 

36 

29 

52 

26 

39 

26 

59 

31 

45 

20 

69 

40 

55 

11 

77 

51 

64 

3 

88 

61 

75   0 

12 

48 

24 

36 

29 

52 

26 

39 

26 

59 

31 

45 

20 

69 

41 

55 

11 

77 

51 

64 

3 

88 

61 

75   0 

13 

48 

23 

36 

29 

53 

26 

40 

25 

59 

31 

45 

20 

69 

41 

55 

10 

77 

51 

64 

3 

88 

62 

75   0 

14 

48 

23 

36 

29 

53 

26 

40 

25 

60 

31 

46 

20 

70 

41 

56 

10 

77 

51 

64 

3 

89 

62 

76   0 

15 

48 

23 

36 

30 

53 

27 

40 

25 

60 

31 

46 

19 

70 

42 

56 

10 

78 

52 

65 

2 

89 

62 

76   0 

16 

48 

23 

36 

30 

53 

27 

40 

25 

60 

31 

46 

19 

70 

42 

56 

9 

78 

52 

65 

2 

90 

63 

77   0 

17 

48 

23 

36 

30 

53 

27 

40 

25 

61 

32 

47 

19 

71 

43 

57 

9 

78 

52 

65 

2 

90 

63 

77   0 

18 

48 

22 

35 

30 

54 

27 

41 

24 

61 

32 

47 

19 

71 

43 

57 

9 

78 

52 

65 

2 

90 

63 

77   0 

19 

49 

22 

36 

30 

54 

27 

41 

24 

61 

32 

47 

18 

71 

44 

58 

8 

78 

53 

66 

2 

91 

63 

77   0 

20 

49 

22 

36 

29 

54 

28 

41 

24 

62 

32 

47 

18 

72 

44 

58 

8 

79 

53 

66 

2 

91 

64 

78   0 

21 

49 

22 

36 

29 

54 

28 

41 

24 

62 

33 

48 

18 

72 

44 

58 

7 

79 

53 

66 

2 

91 

64 

78   0 

22 

49 

23 

36 

29 

54 

28 

41 

24 

62 

33 

48 

18 

72 

45 

59 

7 

79 

53 

66 

2 

92 

64 

78   0 

23 

49 

23 

36 

29 

55 

28 

42 

24 

62 

33 

48 

17 

73 

45 

59 

7 

80 

54 

67 

2 

92 

65 

79   0 

24 

49 

23 

36 

29 

55 

28 

42 

24 

63 

33 

48 

17 

73 

46 

60 

6 

80 

54 

67 

2 

92 

65 

79   0 

25 

49 

23 

36 

29 

55 

28 

42 

23 

63 

34 

49 

17 

73 

46 

60 

6 

80 

54 

67 

2 

92 

65 

79   0 

26 

49 

23 

36 

29 

55 

29 

42 

23 

63 

34 

49 

16 

73 

46 

60 

6 

81 

55 

68 

2 

92 

65 

79   0 

27 

49 

23 

36 

28 

56 

29 

43 

23 

64 

34 

49 

16 

74 

47 

61 

5 

81 

55 

68 

93 

65 

79   0 

28 

49 

24 

37 

28 

56 

29 

43 

23 

64 

34 

49 

16 

74 

47 

61 

5 

81 

55 

68 

93 

65 

79   0 

29 

50 

24 

37 

28 

Feb.  29 

val 

je  s 

64 

35 

50 

15 

74 

47 

61 

5 

82 

56 

69 

93 

65 

79   0 

30 

50 

24 

37 

28 

same  as 

Feb. 

28 

65 

35 

50 

15 

75 

48 

62 

4 

82 

56 

69 

93 

65 

79   0 

31 

50 

24 

37 

28 

65 

36 

51 

15 

83 

56 

70 

JULM 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

93 

66 

80 

0 

91 

66 

79 

0 

89 

62 

76 

0 

78 

52 

65 

3 

66 

38 

52 

14 

54 

28 

41  24 

2 

93 

66 

80 

0 

91 

66 

79 

0 

88 

62 

75 

0 

78 

52 

65 

3 

65 

37 

51 

14 

53 

28 

41  24 

3 

93 

66 

80 

0 

91 

66 

79 

0 

88 

61 

75 

0 

77 

51 

64 

3 

65 

37 

51 

14 

53 

27 

40  25 

4 

93 

66 

80 

0 

91 

66 

79 

0 

88 

61 

75 

0 

77 

51 

64 

4 

64 

36 

50 

15 

53 

27 

40  25 

5 

93 

66 

80 

0 

91 

66 

79 

0 

87 

61 

74 

0 

77 

51 

64 

4 

64 

36 

50 

15 

53 

27 

40  25 

6 

93 

66 

80 

0 

91 

66 

79 

0 

87 

60 

74 

0 

76 

50 

63 

4 

63 

35 

49 

15 

52 

27 

40  25 

7 

93 

66 

80 

0 

91 

66 

79 

0 

87 

60 

74 

0 

76 

50 

63 

4 

63 

35 

49 

16 

52 

27 

40  25 

8 

93 

66 

80 

0 

91 

66 

79 

0 

86 

60 

73 

0 

76 

50 

63 

4 

62 

34 

48 

16 

52 

27 

40  25 

9 

93 

66 

80 

0 

91 

66 

79 

0 

86 

59 

73 

0 

75 

49 

62 

5 

62 

34 

48 

17 

52 

27 

40  26 

10 

93 

66 

80 

0 

91 

66 

79 

0 

86 

59 

73 

0 

75 

49 

62 

5 

61 

34 

48 

17 

52 

27 

40  26 

11 

93 

66 

80 

0 

91 

66 

79 

0 

85 

59 

72 

0 

75 

49 

62 

5 

61 

33 

47 

18 

52 

27 

40  26 

12 

93 

66 

80 

0 

91 

66 

79 

0 

85 

58 

72 

0 

74 

48 

61 

6 

60 

33 

47 

18 

51 

27 

39  26 

13 

93 

66 

80 

0 

91 

66 

79 

0 

85 

58 

72 

0 

74 

48 

61 

6 

60 

32 

46 

19 

51 

27 

39  26 

14 

92 

66 

79 

0 

91 

66 

79 

0 

84 

58 

71 

0 

74 

47 

61 

6 

59 

32 

46 

19 

51 

26 

39  26 

15 

92 

66 

79 

0 

91 

65 

78 

0 

84 

57 

71 

73 

47 

60 

6 

59 

31 

45 

20 

51 

26 

39  26 

16 

92 

66 

79 

0 

91 

65 

78 

0 

83 

57 

70 

73 

47 

60 

6 

59 

31 

45 

20 

51 

26 

39  26 

17 

92 

66 

79 

0 

91 

65 

78 

0 

83 

57 

70 

73 

46 

60 

7 

58 

31 

45 

20 

51 

26 

39  26 

18 

92 

66 

79 

0 

91 

65 

78 

0 

82 

56 

69 

72 

46 

59 

7 

58 

30 

44 

21 

51 

26 

39  26 

19 

92 

66 

79 

0 

91 

65 

78 

0 

82 

56 

69 

72 

45 

59 

8 

57 

30 

44 

21 

51 

26 

39  26 

20 

92 

66 

79 

0 

91 

65 

78 

0 

82 

56 

69 

72 

45 

59 

8 

57 

30 

44 

22 

50 

26 

38  27 

21 

92 

66 

79 

0 

91 

65 

78 

0 

81 

55 

68 

2 

71 

44 

58 

9 

56 

29 

43 

22 

50 

26 

38  27 

22 

92 

66 

79 

0 

91 

65 

78 

0 

81 

55 

68 

2 

71 

44 

58 

9 

56 

29 

43 

23 

50 

26 

38  27 

23 

92 

66 

79 

0 

91 

64 

78 

0 

80 

55 

68 

2 

70 

43 

57 

9 

56 

29 

43 

23 

50 

26 

38  27 

24 

92 

66 

79 

0 

91 

64 

78 

0 

80 

54 

67 

2 

70 

43 

57 

9 

55 

29 

42 

23 

50 

26 

38  27 

25 

91 

66 

79 

0 

91 

64 

78 

0 

80 

54 

67 

2 

69 

42 

56 

10 

55 

28 

42 

23 

50 

26 

38  27 

26 

91 

66 

79 

0 

91 

64 

78 

0 

79 

54 

67 

2 

69 

42 

56 

10 

55 

28 

42 

24 

50 

26 

38  27 

27 

91 

66 

79 

0 

91 

64 

78 

0 

79 

53 

66 

3 

68 

41 

55 

11 

55 

28 

42 

24 

50 

25 

38  27 

28 

91 

66 

79 

0 

90 

63 

77 

0 

79 

53 

66 

3 

68 

41 

55 

11 

54 

28 

41 

24 

50 

25 

38  28 

29 

91 

66 

79 

0 

90 

63 

77 

0 

78 

53 

66 

3 

67 

40 

54 

12 

54 

28 

41 

24 

50 

25 

38  28 

30 

91 

66 

79 

0 

90 

63 

77 

0 

78 

52 

65 

3 

67 

39 

53 

13 

54 

28 

41 

24 

50 

25 

38  28 

31 

91 

66 

79 

0 

90 

62 

76 

0 

66 

39 

53 

13 

50 

25 

38  28 

-    269 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

AUSTIN,  TEXAS 

Municipal  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

62 

41 

52 

14 

61 

41 

51 

14 

68 

46 

57 

9 

74 

53 

64 

4 

82 

62 

72 

0 

89 

69 

79 

0 

2 

61 

41 

51 

14 

61 

41 

51 

14 

68 

46 

57 

9 

74 

53 

64 

4 

82 

62 

72 

0 

89 

69 

79 

0 

3 

61 

41 

51 

14 

61 

42 

52 

14 

68 

46 

57 

9 

74 

53 

64 

4 

83 

62 

73 

0 

89 

69 

79 

0 

4 

61 

41 

51 

14 

61 

42 

52 

14 

68 

46 

57 

9 

75 

54 

65 

4 

83 

62 

73 

0 

89 

70 

80 

0 

5 

61 

41 

51 

14 

62 

42 

52 

14 

68 

47 

58 

9 

75 

54 

65 

4 

83 

62 

73 

0 

90 

70 

80 

0 

6 

61 

41 

51 

14 

62 

42 

52 

13 

69 

47 

58 

8 

75 

54 

65 

4 

83 

63 

73 

0 

90 

70 

80 

0 

7 

61 

41 

51 

15 

62 

42 

52 

13 

69 

47 

58 

8 

76 

55 

66 

3 

83 

63 

73 

0 

90 

70 

80 

0 

8 

61 

41 

51 

15 

62 

42 

52 

13 

69 

47 

58 

8 

76 

55 

66 

3 

83 

63 

73 

0 

90 

71 

81 

0 

9 

60 

40 

50 

15 

63 

42 

53 

13 

69 

47 

58 

8 

76 

55 

66 

3 

84 

63 

74 

0 

91 

71 

81 

0 

10 

60 

40 

50 

15 

63 

43 

53 

13 

69 

47 

58 

8 

76 

56 

66 

3 

84 

64 

74 

0 

91 

71 

81 

0 

11 

60 

40 

50 

15 

63 

43 

53 

12 

70 

48 

59 

8 

77 

56 

67 

2 

84 

64 

74 

0 

91 

71 

81 

0 

12 

60 

40 

50 

15 

63 

43 

53 

12 

70 

48 

59 

8 

77 

56 

67 

2 

84 

64 

74 

0 

92 

72 

82 

0 

13 

60 

40 

50 

15 

64 

43 

54 

12 

70 

48 

59 

8 

77 

57 

67 

2 

84 

64 

74 

0 

92 

72 

82 

0 

14 

60 

40 

50 

15 

64 

43 

54 

12 

70 

48 

59 

8 

78 

57 

68 

2 

85 

65 

75 

0 

92 

72 

82 

0 

15 

60 

40 

50 

16 

64 

44 

54 

11 

70 

48 

59 

8 

78 

57 

68 

2 

85 

65 

75 

0 

92 

72 

82 

0 

16 

60 

40 

50 

16 

64 

44 

54 

11 

70 

49 

60 

7 

78 

58 

68 

1 

85 

65 

75 

0 

92 

72 

82 

0 

17 

60 

40 

50 

16 

65 

44 

55 

11 

71 

49 

60 

7 

79 

58 

69 

1 

85 

65 

75 

0 

93 

72 

83 

0 

18 

60 

40 

50 

16 

65 

44 

55 

11 

71 

49 

60 

7 

79 

58 

69 

1 

85 

65 

75 

0 

93 

73 

83 

0 

19 

60 

40 

50 

16 

65 

44 

55 

11 

71 

49 

60 

7 

79 

59 

69 

1 

86 

65 

76 

0 

93 

73 

83 

0 

20 

60 

40 

50 

16 

65 

44 

55 

10 

71 

49 

60 

7 

79 

59 

69 

1 

86 

66 

76 

0 

93 

73 

83 

0 

21 

60 

40 

50 

16 

66 

45 

56 

10 

72 

50 

61 

7 

80 

59 

70 

0 

86 

66 

76 

0 

93 

73 

83 

0 

22 

60 

40 

50 

16 

66 

45 

56 

10 

72 

50 

61 

6 

80 

59 

70 

0 

86 

66 

76 

0 

94 

73 

84 

0 

23 

60 

40 

50 

16 

66 

45 

56 

10 

72 

50 

61 

6 

80 

60 

70 

0 

87 

66 

77 

0 

94 

73 

84 

0 

24 

60 

40 

50 

15 

66 

45 

56 

10 

72 

50 

61 

6 

80 

60 

70 

0 

87 

67 

77 

0 

94 

73 

84 

0 

25 

60 

41 

51 

15 

67 

45 

56 

10 

72 

51 

62 

6 

81 

60 

71 

0 

87 

67 

77 

c 

94 

73 

84 

0 

26 

60 

41 

51 

15 

67 

45 

56 

9 

73 

51 

62 

6 

81 

61 

71 

0 

87 

67 

77 

0 

94 

73 

84 

0 

27 

60 

41 

51 

15 

67 

46 

57 

9 

73 

51 

62 

6 

81 

61 

71 

0 

88 

67 

78 

0 

94 

73 

84 

0 

28 

60 

41 

51 

15 

67 

46 

57 

9 

73 

51 

62 

5 

82 

61 

72 

0 

88 

68 

78 

0 

94 

73 

84 

0 

29 
30 

60 
61 

41 
41 

51 
51 

15 
15 

Fe 

b.  29 

va] 
/eb. 

ues 
28 

73 
74 

52 
52 

63 
63 

5 
5 

82 
82 

61 
61 

72 
72 

0 
0 

88 
88 

68 
68 

78 
78 

0 
0 

94 
94 

73 
73 

84 
84 

0 
0 

31 

61 

41 

51 

15 

74 

52 

63 

5 

89 

68 

79 

0 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

94 

73 

84 

0 

96 

74 

85 

0 

93 

72 

83 

0 

86 

64 

75 

0 

76 

53 

65 

4 

65 

44 

55 

11 

2 

95 

73 

R4 

0 

96 

74 

85 

0 

93 

72 

83 

0 

86 

64 

75 

0 

75 

52 

64 

4 

64 

44 

54 

11 

3 

95 

73 

8^ 

0 

96 

74 

85 

0 

93 

71 

82 

0 

86 

64 

75 

0 

75 

52 

64 

4 

64 

44 

54 

11 

4 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

93 

71 

82 

0 

85 

64 

75 

0 

74 

52 

63 

4 

64 

44 

54 

11 

5 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

92 

71 

82 

0 

85 

63 

74 

0 

74 

51 

63 

5 

64 

44 

54 

12 

6 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

92 

71 

82 

0 

85 

63 

74 

0 

73 

51 

62 

5 

64 

43 

54 

12 

7 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

92 

71 

82 

0 

85 

63 

74 

0 

73 

50 

62 

5 

64 

43 

54 

12 

8 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

92 

70 

81 

0 

84 

62 

73 

0 

73 

50 

62 

5 

63 

43 

53 

12 

q 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

91 

70 

81 

0 

84 

62 

73 

0 

72 

50 

61 

6 

63 

43 

53 

12 

10 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

91 

70 

81 

0 

84 

62 

73 

0 

72 

49 

61 

6 

63 

43 

53 

12 

11 

95 

74 

S5 

0 

96 

74 

85 

0 

91 

70 

81 

0 

84 

61 

73 

0 

71 

49 

60 

6 

63 

43 

53 

12 

12 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

91 

69 

80 

0 

83 

61 

72 

0 

71 

49 

60 

6 

63 

43 

53 

12 

13 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

90 

69 

80 

0 

83 

61 

7-2 

0 

70 

48 

59 

7 

63 

43 

53 

12 

14 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

90 

69 

80 

0 

83 

60 

72 

0 

70 

48 

59 

7 

63 

43 

53 

12 

15 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

90 

69 

80 

0 

83 

60 

72 

0 

69 

48 

59 

8 

63 

43 

53 

12 

16 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

90 

69 

80 

0 

82 

60 

71 

0 

69 

47 

58 

8 

63 

43 

53 

13 

17 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

89 

68 

79 

0 

82 

59 

71 

1 

69 

47 

58 

8 

63 

42 

53 

13 

18 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

89 

68 

79 

0 

82 

59 

71 

1 

68 

47 

58 

8 

63 

42 

53 

13 

19 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

89 

68 

79 

0 

81 

59 

70 

1 

68 

46 

57 

9 

62 

42 

52 

13 

20 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

89 

68 

79 

0 

81 

58 

70 

1 

67 

46 

57 

9 

62 

42 

52 

13 

21 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

88 

67 

78 

0 

81 

58 

70 

1 

67 

46 

57 

9 

62 

42 

52 

13 

22 

95 

74 

85 

0 

96 

74 

85 

0 

88 

67 

78 

0 

80 

57 

69 

1 

67 

46 

57 

9 

62 

42 

52 

13 

23 

95 

74 

85 

0 

95 

74 

85 

0 

88 

67 

78 

0 

80 

57 

69 

2 

66 

46 

56 

10 

62 

42 

52 

13 

24 

95 

74 

85 

0 

95 

73 

84 

0 

88 

66 

77 

0 

80 

57 

69 

2 

66 

45 

56 

10 

62 

42 

52 

13 

25 

95 

74 

85 

0 

95 

73 

84 

0 

87 

66 

77 

0 

79 

56 

68 

2 

66 

45 

56 

10 

62 

42 

52 

13 

26 

95 

74 

85 

0 

95 

73 

84 

0 

87 

66 

77 

0 

79 

56 

68 

2 

66 

45 

56 

10 

62 

42 

52 

13 

27 

95 

74 

85 

0 

95 

73 

84 

0 

87 

66 

77 

0 

78 

55 

67 

3 

65 

45 

55 

10 

62 

42 

52 

13 

28 

95 

74 

85 

0 

95 

73 

84 

0 

86 

65 

76 

0 

78 

55 

67 

3 

65 

45 

55 

11 

62 

42 

52 

14 

29 

96 

74 

85 

0 

94 

72 

83 

0 

86 

65 

76 

0 

78 

55 

67 

3 

65 

44 

55 

11 

62 

41 

52 

14 

30 

96 

74 

85 

0 

94 

72 

83 

0 

86 

65 

76 

0 

77 

54 

66 

4 

65 

44 

55 

11 

62 

41 

52 

14 

31 

96 

74 

85 

0 

94 

72 

83 

0 

76 

54 

65 

4 

62 

41 

52 

14 

270 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

BROWNSVILLE,  TEXAS 


Rio  G 

rand 

e  V 

d  1 1  e 

y   Inl 

erna 

tional  Airport 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

71 

52 

62 

6 

72 

53 

63 

5 

75 

57 

66 

3 

79 

62 

71 

0 

85 

69 

77 

0 

89 

73 

81 

0 

2 

71 

52 

62 

6 

72 

53 

63 

5 

75 

57 

66 

3 

79 

62 

71 

0 

85 

69 

77 

0 

89 

73 

81 

0 

3 

71 

52 

62 

6 

72 

53 

63 

5 

75 

57 

66 

3 

80 

62 

71 

0 

85 

69 

77 

0 

89 

73 

81 

0 

4 

71 

52 

62 

6 

72 

53 

63 

5 

75 

57 

66 

3 

80 

63 

72 

0 

86 

69 

78 

0 

90 

74 

82 

0 

5 

71 

52 

62 

7 

72 

54 

63 

5 

75 

57 

66 

3 

80 

63 

72 

0 

86 

69 

78 

0 

90 

74 

82 

0 

6 

70 

52 

61 

7 

72 

54 

63 

5 

76 

57 

67 

3 

80 

63 

72 

0 

86 

70 

78 

0 

90 

74 

82 

0 

7 

70 

52 

61 

7 

72 

54 

63 

4 

76 

58 

67 

3 

81 

63 

72 

0 

86 

70 

78 

0 

90 

74 

82 

0 

8 

70 

52 

61 

7 

72 

54 

63 

4 

76 

58 

67 

3 

81 

64 

73 

0 

86 

70 

78 

0 

90 

74 

82 

0 

9 

70 

52 

61 

7 

72 

54 

63 

4 

76 

58 

67 

3 

81 

64 

73 

0 

86 

70 

78 

0 

90 

74 

82 

0 

10 

70 

52 

61 

7 

72 

54 

63 

4 

76 

58 

67 

3 

81 

64 

73 

0 

86 

70 

78 

0 

90 

74 

82 

0 

11 

70 

52 

61 

7 

73 

54 

64 

4 

76 

58 

67 

3 

81 

64 

73 

0 

87 

70 

79 

0 

90 

74 

82 

0 

12 

70 

52 

61 

7 

73 

54 

64 

4 

76 

58 

67 

3 

82 

65 

74 

0 

87 

70 

79 

0 

90 

75 

83 

0 

13 

70 

52 

61 

7 

73 

54 

64 

4 

76 

58 

67 

3 

82 

65 

74 

0 

87 

70 

79 

0 

91 

75 

83 

0 

14 

70 

52 

61 

7 

73 

55 

64 

4 

76 

59 

68 

3 

82 

65 

74 

0 

87 

70 

79 

0 

91 

75 

83 

0 

1  5 

70 

52 

61 

7 

73 

55 

64 

4 

77 

59 

68 

3 

82 

66 

74 

0 

87 

71 

79 

0 

91 

75 

83 

0 

16 

70 

52 

61 

7 

73 

55 

64 

4 

77 

59 

68 

3 

83 

66 

75 

0 

87 

71 

79 

0 

91 

75 

83 

0 

17 

70 

52 

61 

7 

73 

55 

64 

O 

77 

59 

68 

3 

83 

66 

75 

0 

87 

71 

79 

0 

91 

75 

83 

0 

18 

70 

52 

61 

7 

74 

55 

65 

3 

77 

59 

68 

2 

83 

66 

75 

0 

87 

71 

79 

0 

91 

75 

83 

0 

19 

70 

52 

61 

7 

74 

5  5 

65 

3 

77 

59 

68 

2 

83 

67 

75 

0 

87 

71 

79 

0 

91 

75 

83 

0 

20 

70 

52 

61 

7 

74 

55 

65 

3 

77 

60 

69 

2 

83 

67 

75 

0 

88 

71 

80 

0 

91 

75 

83 

0 

21 

70 

52 

61 

7 

74 

56 

65 

3 

77 

60 

69 

2 

84 

67 

76 

0 

88 

71 

80 

0 

91 

75 

83 

0 

22 

71 

52 

62 

7 

74 

56 

65 

3 

77 

60 

69 

2 

84 

67 

76 

0 

88 

71 

80 

0 

91 

75 

83 

0 

23 

71 

52 

62 

7 

74 

56 

65 

3 

78 

60 

69 

2 

84 

67 

76 

0 

88 

72 

80 

0 

91 

75 

83 

0 

24 

71 

52 

62 

6 

74 

56 

65 

3 

78 

60 

69 

2 

84 

68 

76 

0 

88 

72 

80 

0 

91 

75 

83 

0 

25 

71 

53 

62 

6 

74 

56 

65 

3 

78 

61 

70 

2 

84 

68 

76 

0 

88 

72 

80 

0 

92 

75 

84 

0 

26 

71 

53 

62 

6 

75 

56 

66 

3 

78 

61 

70 

2 

84 

68 

76 

0 

88 

72 

80 

0 

92 

76 

84 

0 

27 

71 

53 

62 

6 

75 

56 

66 

3 

78 

61 

70 

85 

68 

77 

0 

88 

72 

80 

0 

92 

76 

84 

0 

28 

71 

53 

62 

6 

75 

57 

66 

3 

78 

61 

70 

85 

68 

77 

0 

89 

72 

81 

0 

92 

76 

84 

0 

29 

71 

53 

62 

6 

Feb   0Q 

val 
Feb. 

ues 
28 

79 

61 

70 

85 

69 

77 

0 

89 

73 

81 

0 

92 

76 

84 

0 

30 

71 

53 

62 

6 

79 

61 

70 

85 

69 

77 

0 

89 

73 

81 

0 

92 

76 

84 

0 

31 

71 

53 

62 

6 

ScHlic  ao 

79 

62 

71 

89 

73 

81 

0 

JULY 

August 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

92 

76 

84 

0 

93 

76 

85 

0 

91 

74 

83 

0 

88 

70 

79 

0 

81 

62 

72 

74 

55 

65 

3 

2 

92 

76 

84 

0 

93 

76 

85 

0 

91 

74 

83 

0 

88 

70 

79 

0 

81 

62 

72 

74 

55 

65 

3 

3 

92 

76 

84 

0 

93 

76 

85 

0 

91 

74 

83 

0 

88 

70 

79 

0 

80 

61 

71 

74 

55 

65 

3 

4 

92 

76 

84 

0 

93 

76 

85 

0 

91 

74 

83 

0 

88 

70 

79 

0 

80 

61 

71 

73 

55 

64 

4 

5 

92 

76 

84 

0 

93 

76 

85 

0 

91 

74 

83 

0 

87 

70 

79 

0 

79 

61 

70 

73 

55 

64 

4 

6 

92 

76 

84 

0 

93 

76 

85 

0 

91 

74 

83 

0 

87 

69 

78 

0 

79 

60 

70 

73 

55 

64 

4 

7 

92 

76 

84 

0 

93 

76 

85 

0 

91 

74 

83 

0 

87 

69 

78 

0 

79 

60 

70 

73 

54 

64 

4 

8 

92 

76 

84 

0 

93 

76 

85 

0 

91 

74 

83 

0 

87 

69 

78 

0 

79 

60 

70 

73 

54 

64 

4 

9 

92 

76 

84 

0 

93 

76 

85 

0 

91 

74 

83 

0 

87 

68 

78 

0 

78 

59 

69 

2 

73 

54 

64 

4 

10 

92 

76 

84 

0 

93 

76 

85 

0 

90 

73 

82 

0 

87 

68 

78 

0 

78 

59 

69 

2 

73 

54 

64 

4 

11 

92 

76 

84 

0 

93 

76 

85 

0 

90 

73 

82 

0 

86 

68 

77 

0 

78 

59 

69 

2 

73 

54 

64 

4 

12 

92 

76 

84 

0 

93 

76 

85 

0 

90 

73 

82 

0 

86 

68 

77 

0 

78 

59 

69 

2 

73 

54 

64 

4 

13 

92 

76 

84 

0 

93 

75 

84 

0 

90 

73 

82 

0 

86 

67 

77 

0 

77 

58 

68 

2 

72 

54 

63 

5 

14 

92 

76 

84 

0 

93 

75 

84 

0 

90 

73 

82 

0 

86 

67 

77 

0 

77 

58 

6  8 

2 

72 

54 

63 

5 

15 

93 

76 

85 

0 

93 

75 

84 

0 

90 

73 

82 

0 

86 

67 

77 

0 

77 

58 

68 

2 

72 

54 

63 

5 

16 

93 

76 

85 

0 

93 

75 

84 

0 

90 

73 

82 

0 

85 

67 

76 

0 

77 

58 

68 

2 

72 

53 

63 

5 

17 

93 

76 

85 

0 

93 

75 

84 

0 

90 

73 

82 

0 

85 

67 

76 

0 

76 

58 

67 

3 

72 

53 

63 

5 

18 

93 

76 

85 

0 

93 

75 

84 

0 

90 

72 

81 

0 

85 

66 

76 

0 

76 

57 

67 

3 

72 

53 

63 

5 

19 

93 

76 

85 

0 

93 

75 

84 

0 

89 

72 

81 

0 

85 

66 

76 

0 

76 

57 

67 

3 

72 

53 

63 

5 

20 

93 

76 

85 

0 

93 

75 

84 

0 

89 

72 

81 

0 

84 

66 

75 

0 

76 

57 

67 

3 

72 

53 

63 

5 

21 

93 

76 

85 

0 

93 

75 

84 

0 

89 

72 

81 

0 

84 

65 

75 

0 

76 

57 

67 

3 

72 

53 

63 

5 

22 

93 

76 

85 

0 

93 

75 

84 

0 

89 

72 

81 

0 

84 

65 

75 

0 

75 

56 

66 

3 

72 

53 

63 

5 

23 

93 

76 

85 

0 

93 

75 

84 

0 

89 

72 

81 

0 

84 

65 

75 

0 

75 

56 

66 

3 

72 

53 

63 

6 

24 

93 

76 

85 

0 

93 

75 

84 

0 

89 

72 

81 

0 

83 

64 

74 

0 

75 

56 

66 

3 

71 

53 

62 

6 

25 

93 

76 

85 

0 

92 

75 

84 

0 

89 

71 

80 

0 

83 

64 

74 

0 

75 

56 

66 

3 

71 

53 

62 

6 

26 

93 

76 

85 

0 

92 

75 

84 

0 

89 

71 

80 

0 

83 

64 

74 

0 

75 

56 

66 

3 

71 

53 

62 

6 

27 

93 

76 

85 

0 

92 

75 

84 

0 

88 

71 

80 

0 

83 

64 

74 

0 

74 

56 

65 

3 

71 

53 

62 

6 

28 

93 

76 

85 

0 

92 

75 

84 

0 

88 

71 

80 

0 

82 

63 

73 

0 

74 

56 

6  3 

3 

71 

52 

62 

6 

29 

93 

76 

85 

0 

92 

75 

84 

0 

88 

71 

80 

0 

82 

63 

73 

0 

74 

56 

65 

3 

71 

52 

62 

6 

30 

93 

76 

85 

0 

92 

74 

83 

0 

88 

70 

79 

0 

81 

63 

72 

0 

74 

56 

65 

3 

71 

52 

62 

6 

31 

93 

76 

85 

0 

92 

74 

83 

n 

81 

62 

72 

0 

71 

52 

62 

6 

-    271    - 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

CORPUS  CHRISTI,  TEXAS 

International  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

68 

48 

58 

9 

68 

49 

59 

8 

72 

54 

63 

5 

77 

59 

63 

0 

84 

67 

76 

0 

88 

72 

80 

0 

2 

68 

48 

58 

9 

68 

49 

59 

8 

72 

54 

63 

5 

77 

60 

69 

0 

84 

67 

76 

0 

88 

72 

80 

0 

3 

68 

48 

58 

9 

68 

49 

59 

8 

72 

54 

63 

5 

77 

60 

69 

0 

84 

67 

76 

0 

88 

73 

81 

0 

4 

68 

48 

58 

9 

68 

49 

59 

8 

72 

54 

63 

5 

78 

60 

69 

0 

84 

67 

76 

0 

89 

73 

81 

0 

5 

67 

48 

58 

9 

69 

49 

59 

7 

73 

54 

64 

5 

78 

60 

69 

0 

85 

67 

76 

0 

89 

73 

81 

0 

6 

67 

48 

58 

9 

69 

49 

59 

7 

73 

54 

64 

5 

78 

61 

70 

0 

85 

67 

76 

0 

89 

73 

81 

0 

7 

67 

48 

58 

9 

69 

49 

59 

7 

73 

54 

64 

5 

78 

61 

70 

0 

85 

68 

77 

0 

89 

73 

81 

0 

8 

67 

47 

57 

10 

69 

50 

60 

7 

73 

54 

64 

5 

78 

61 

70 

0 

85 

68 

77 

0 

89 

73 

81 

0 

9 

67 

47 

57 

10 

69 

50 

60 

7 

73 

55 

64 

4 

79 

61 

70 

0 

85 

68 

77 

0 

89 

73 

81 

0 

10 

67 

47 

57 

10 

69 

50 

60 

7 

73 

55 

64 

4 

79 

62 

71 

0 

85 

68 

77 

0 

90 

74 

82 

0 

11 

67 

47 

57 

10 

69 

50 

60 

6 

74 

55 

65 

4 

79 

62 

71 

0 

85 

68 

77 

0 

90 

74 

82 

0 

12 

67 

47 

57 

10 

69 

50 

60 

6 

74 

55 

65 

4 

80 

62 

71 

0 

85 

68 

77 

0 

90 

74 

82 

0 

13 

67 

47 

57 

10 

70 

51 

61 

6 

74 

55 

65 

4 

80 

62 

71 

0 

86 

68 

77 

0 

90 

74 

82 

0 

14 

67 

47 

57 

10 

70 

51 

61 

6 

74 

55 

65 

4 

80 

63 

72 

0 

86 

69 

78 

0 

90 

74 

82 

0 

15 

67 

47 

57 

10 

70 

51 

61 

6 

74 

56 

65 

4 

80 

63 

72 

0 

86 

69 

78 

0 

91 

74 

83 

0 

16 

67 

47 

57 

10 

70 

51 

61 

6 

74 

56 

65 

4 

81 

63 

72 

0 

86 

69 

78 

0 

91 

74 

83 

0 

17 

67 

47 

57 

10 

70 

51 

61 

6 

75 

56 

66 

4 

81 

64 

73 

0 

86 

69 

78 

0 

91 

74 

83 

0 

18 

67 

47 

57 

10 

70 

52 

61 

6 

75 

56 

66 

4 

81 

64 

73 

0 

86 

69 

78 

0 

91 

74 

83 

0 

19 

67 

47 

57 

10 

70 

52 

61 

6 

75 

56 

66 

3 

81 

64 

73 

0 

86 

69 

78 

0 

91 

74 

83 

0 

20 

67 

47 

57 

10 

70 

52 

61 

6 

75 

56 

66 

3 

82 

64 

73 

0 

86 

70 

78 

0 

91 

75 

83 

0 

21 

67 

47 

57 

10 

71 

52 

62 

5 

75 

57 

66 

3 

82 

64 

73 

0 

86 

70 

78 

0 

92 

75 

84 

0 

22 

67 

47 

57 

9 

71 

52 

62 

5 

75 

57 

66 

3 

82 

65 

74 

0 

87 

70 

79 

0 

92 

75 

84 

0 

23 

67 

47 

57 

9 

71 

52 

62 

5 

76 

57 

67 

3 

82 

65 

74 

0 

87 

70 

79 

0 

92 

75 

84 

0 

24 

68 

47 

58 

9 

71 

53 

62 

5 

76 

57 

67 

3 

82 

65 

74 

0 

87 

70 

79 

0 

92 

75 

84 

0 

25 

68 

47 

58 

9 

71 

53 

62 

5 

76 

57 

67 

2 

83 

65 

74 

0 

87 

71 

79 

0 

92 

75 

84 

0 

26 

68 

47 

58 

9 

71 

53 

62 

5 

76 

58 

67 

2 

83 

65 

74 

0 

87 

71 

79 

0 

92 

75 

84 

0 

27 

68 

48 

58 

9 

72 

53 

63 

5 

76 

58 

67 

2 

83 

66 

75 

0 

87 

71 

79 

0 

92 

75 

84 

0 

28 

68 

48 

58 

9 

72 

53 

63 

5 

76 

58 

67 

2 

83 

66 

75 

0 

87 

71 

79 

0 

92 

75 

84 

0 

29 

68 

48 

58 

9 

Fe 

h.  ?Q 

va] 

77 

58 

68 

1 

84 

66 

75 

0 

87 

71 

79 

0 

93 

75 

34 

0 

30 

68 

48 

58 

8 

same  as 

Feb. 

28 

77 

59 

68 

1 

84 

66 

75 

0 

88 

72 

80 

0 

93 

75 

84 

0 

31 

68 

48 

58 

8 

77 

59 

68 

1 

88 

72 

80 

0 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

93 

75 

84 

0 

94 

75 

85 

0 

92 

73 

83 

0 

88 

68 

78 

0 

79 

59 

69 

1 

70 

51 

61 

6 

2 

93 

75 

84 

0 

94 

75 

85 

0 

92 

73 

83 

0 

88 

68 

78 

0 

78 

58 

68 

2 

70 

51 

61 

6 

3 

93 

75 

84 

0 

94 

75 

85 

0 

92 

73 

83 

0 

88 

68 

78 

0 

78 

58 

68 

2 

70 

51 

61 

6 

4 

93 

75 

84 

Q 

94 

75 

85 

0 

92 

73 

83 

0 

88 

68 

78 

0 

77 

58 

68 

2 

70 

50 

60 

6 

5 

93 

75 

84 

0 

94 

75 

85 

0 

92 

73 

83 

0 

87 

68 

78 

0 

77 

57 

67 

2 

70 

50 

60 

6 

6 

93 

75 

84 

0 

94 

75 

85 

0 

91 

73 

82 

0 

87 

68 

78 

0 

77 

57 

67 

2 

70 

50 

60 

6 

7 

93 

75 

84 

0 

94 

75 

85 

0 

91 

73 

82 

0 

87 

67 

77 

0 

76 

57 

67 

3 

70 

50 

60 

6 

8 

93 

75 

84 

0 

94 

75 

85 

0 

91 

73 

82 

0 

87 

67 

77 

0 

76 

56 

66 

3 

69 

50 

60 

6 

9 

93 

75 

84 

0 

94 

75 

85 

0 

91 

73 

82 

0 

87 

67 

77 

0 

76 

56 

66 

3 

69 

50 

60 

6 

10 

93 

75 

84 

0 

94 

75 

85 

0 

91 

73 

82 

0 

86 

67 

77 

0 

75 

56 

66 

3 

69 

50 

60 

6 

11 

93 

75 

84 

0 

94 

75 

85 

0 

91 

72 

82 

0 

86 

66 

76 

0 

75 

55 

65 

3 

69 

50 

60 

6 

12 

93 

75 

84 

0 

94 

75 

85 

0 

91 

72 

82 

0 

86 

66 

76 

0 

74 

55 

65 

4 

69 

50 

60 

6 

13 

93 

75 

84 

0 

94 

75 

85 

0 

90 

72 

81 

0 

86 

66 

76 

0 

74 

55 

65 

4 

69 

50 

60 

6 

14 

93 

75 

84 

0 

94 

75 

85 

0 

90 

72 

81 

0 

85 

65 

75 

0 

74 

54 

64 

4 

69 

50 

60 

7 

15 

94 

75 

85 

0 

94 

75 

85 

0 

90 

72 

81 

0 

85 

65 

75 

0 

74 

54 

64 

4 

69 

50 

60 

7 

16 

94 

75 

85 

0 

94 

75 

85 

0 

90 

72 

81 

0 

85 

65 

75 

0 

73 

54 

64 

4 

69 

49 

59 

7 

17 

94 

75 

85 

0 

94 

75 

85 

0 

90 

71 

81 

0 

85 

65 

75 

0 

73 

54 

64 

4 

69 

49 

59 

7 

18 

94 

75 

85 

0 

94 

74 

84 

0 

90 

71 

81 

0 

84 

64 

74 

0 

73 

53 

63 

4 

69 

49 

59 

7 

19 

94 

75 

85 

0 

94 

74 

84 

0 

90 

71 

81 

0 

84 

64 

74 

0 

72 

53 

63 

5 

68 

49 

59 

8 

20 

94 

75 

85 

0 

94 

74 

84 

0 

89 

71 

80 

0 

84 

63 

74 

0 

72 

53 

63 

5 

68 

49 

59 

8 

21 

94 

75 

85 

0 

94 

74 

84 

0 

89 

71 

80 

0 

83 

63 

73 

0 

72 

53 

63 

5 

68 

49 

59 

8 

22 

94 

75 

85 

0 

94 

74 

84 

0 

89 

70 

80 

0 

33 

63 

73 

0 

72 

52 

62 

5 

68 

49 

59 

8 

23 

94 

75 

85 

0 

94 

74 

84 

0 

89 

70 

80 

0 

83 

63 

73 

0 

72 

52 

62 

5 

68 

49 

59 

8 

24 

94 

75 

35 

0 

94 

74 

84 

0 

89 

70 

80 

0 

32 

62 

72 

0 

71 

52 

62 

5 

68 

49 

59 

8 

25 

94 

75 

85 

0 

94 

74 

84 

0 

89 

70 

80 

0 

82 

62 

72 

0 

71 

52 

62 

6 

68 

49 

59 

8 

26 

94 

75 

85 

0 

94 

74 

84 

0 

89 

70 

80 

0 

82 

61 

72 

0 

71 

51 

61 

6 

68 

49 

59 

8 

27 

94 

75 

85 

0 

93 

74 

84 

0 

88 

69 

79 

0 

81 

61 

71 

0 

71 

51 

61 

6 

68 

49 

59 

8 

28 

94 

75 

85 

0 

93 

74 

84 

0 

88 

69 

79 

0 

81 

61 

71 

0 

71 

51 

61 

6 

68 

49 

59 

8 

29 

94 

75 

85 

0 

93 

74 

84 

0 

88 

69 

79 

0 

80 

60 

70 

0 

70 

51 

61 

6 

68 

48 

58 

9 

30 

94 

75 

85 

0 

93 

74 

84 

0 

88 

69 

79 

0 

80 

60 

70 

0 

70 

51 

61 

6 

68 

48 

58 

9 

31 

94 

75 

85 

0 

93 

74 

84 

0 

79 

59 

69 

0 

68 

48 

58 

9 

-    27  2    - 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 
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14 

57 

37 

47 

18 

2ft 

95 

76 

86 

n 

94 

74 

84 

0 

85 

64 

75 

0 

75 

53 

64 

4 

61 

41 

51 

14 

57 

37 

47 

18 

27 

95 

76 

96 

0 

94 

74 

84 

0 

85 

63 

74 

0 

75 

52 

64 

4 

61 

40 

51 

14 

57 

37 

47 

18 

28 

95 

76 

86 

0 

94 

73 

84 

0 

84 

63 

74 

0 

74 

52 

63> 

4 

61 

40 

51 

15 

57 

37 

47 

18 

29 

95 

76 

86 

0 

94 

73 

84 

0 

84 

63 

74 

0 

74 

52 

63 

5 

61 

40 

51 

15 

57 

37 

47 

18 

30 

95 

76 

86 

0 

93 

73 

83 

0 

84 

62 

73 

0 

73 

51 

62 

5 

60 

40 

50 

15 

57 

37 

47 

18 

31 

95 

7ft 

86 

0 

93 

72 

83 

0 

73 

51 

62 

5 

57 

37 

47 

18 

273 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

EL  PASO,  TEXAS 

International  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

56 

31 

44 

21 

59 

34 

47 

19 

66 

39 

53 

13 

72 

45 

59 

7 

82 

54 

68 

0 

91 

63 

77 

0 

2 

56 

31 

44 

21 

59 

34 

47 

19 

66 

39 

53 

12 

72 

45 

59 

7 

82 

54 

68 

0 

92 

63 

78 

0 

3 

56 

31 

44 

21 

59 

34 

47 

18 

66 

39 

53 

12 

73 

45 

59 

7 

82 

54 

68 

0 

92 

64 

78 

0 

4 

56 

31 

44 

22 

60 

34 

47 

18 

66 

40 

53 

12 

73 

45 

59 

6 

82 

55 

69 

0 

93 

64 

79 

0 

5 

56 

31 

44 

22 

60 

35 

48 

18 

66 

40 

53 

12 

74 

46 

60 

6 

83 

55 

69 

0 

93 

64 

79 

0 

6 

56 

31 

44 

22 

60 

35 

48 

17 

66 

40 

53 

12 

74 

46 

60 

6 

33 

55 

69 

0 

94 

65 

80 

0 

7 

56 

31 

44 

22 

61 

35 

48 

17 

67 

40 

54 

12 

74 

47 

61 

6 

83 

55 

69 

0 

94 

65 

80 

0 

S 

56 

31 

44 

22 

61 

35 

48 

17 

67 

40 

54 

12 

75 

47 

61 

5 

83 

56 

70 

0 

94 

65 

80 

0 

9 

56 

31 

44 

22 

61 

36 

49 

16 

67 

40 

54 

11 

75 

48 

62 

5 

84 

56 

70 

0 

94 

65 

80 

0 

10 

56 

31 

44 

22 

61 

36 

49 

16 

67 

40 

54 

11 

76 

48 

62 

5 

84 

56 

70 

0 

94 

66 

80 

0 

11 

56 

31 

44 

22 

62 

36 

49 

16 

67 

41 

54 

11 

76 

48 

62 

4 

84 

56 

70 

0 

95 

66 

81 

0 

12 

56 

31 

44 

22 

62 

36 

49 

16 

68 

41 

55 

11 

76 

49 

63 

4 

85 

57 

71 

0 

95 

66 

81 

0 

13 

56 

31 

44 

22 

62 

36 

49 

16 

68 

41 

55 

11 

76 

49 

63 

4 

85 

57 

71 

0 

95 

67 

81 

0 

14 

56 

31 

44 

22 

62 

37 

50 

15 

68 

41 

55 

11 

77 

49 

63 

4 

85 

57 

71 

0 

95 

67 

81 

0 

15 

56 

31 

44 

22 

62 

37 

50 

15 

68 

41 

55 

11 

77 

49 

63 

3 

85 

58 

72 

0 

95 

67 

81 

0 

16 

56 

31 

44 

22 

63 

37 

50 

15 

68 

41 

55 

10 

78 

50 

64 

3 

86 

58 

72 

0 

95 

67 

81 

0 

17 

56 

31 

44 

22 

63 

37 

50 

15 

68 

41 

55 

10 

78 

50 

64 

3 

86 

58 

72 

0 

95 

67 

81 

0 

18 

56 

31 

44 

21 

63 

38 

51 

14 

69 

41 

55 

10 

78 

50 

64 

3 

87 

58 

73 

0 

95 

67 

81 

0 

19 

56 

31 

44 

21 

64 

38 

51 

14 

69 

42 

56 

10 

79 

51 

65 

2 

87 

59 

73 

0 

95 

68 

82 

0 

20 

56 

31 

44 

21 

64 

38 

51 

14 

69 

42 

56 

10 

79 

51 

65 

2 

87 

59 

73 

0 

95 

68 

82 

0 

21 

56 

32 

44 

21 

64 

38 

51 

14 

69 

42 

56 

10 

79 

51 

65 

2 

87 

59 

73 

0 

95 

68 

82 

0 

22 

56 

32 

44 

21 

64 

38 

51 

14 

69 

42 

56 

9 

79 

52 

66 

2 

88 

59 

74 

0 

95 

68 

82 

0 

23 

56 

32 

44 

21 

64 

38 

51 

13 

70 

42 

56 

9 

80 

52 

66 

2 

88 

60 

74 

0 

95 

68 

82 

0 

24 

56 

32 

44 

21 

65 

38 

52 

13 

70 

43 

57 

9 

80 

52 

66 

2 

88 

60 

74 

0 

95 

68 

82 

0 

25 

57 

32 

45 

20 

65 

39 

52 

13 

70 

43 

57 

9 

80 

52 

66 

1 

89 

61 

75 

0 

95 

68 

82 

0 

26 

57 

32 

45 

20 

65 

39 

52 

13 

70 

43 

57 

9 

80 

53 

67 

1 

89 

61 

75 

0 

95 

68 

82 

0 

27 

57 

32 

45 

20 

65 

39 

52 

13 

71 

43 

57 

8 

81 

53 

67 

1 

89 

61 

75 

0 

95 

68 

82 

0 

28 

58 

33 

46 

19 

66 

39 

53 

13 

71 

43 

57 

8 

81 

53 

67 

1 

89 

61 

75 

0 

95 

68 

82 

0 

29 

58 

33 

46 

19 

Feb.  29 
same  as 

va 
Feb. 

71 

44 

58 

8 

81 

54 

68 

1 

90 

62 

76 

0 

95 

68 

82 

0 

30 
31 

58 

58 

33 
34 

46 
46 

19 
19 

28 

72 
72 

44 
44 

58 
58 

8 
8 

82 

54 

68 

0 

90 
91 

62 
63 

76 
77 

0 
0 

95 

68 

82 

0 

JUL*! 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

95 

68 

82 

0 

93 

69 

81 

0 

90 

65 

78 

0 

84 

58 

71 

0 

72 

44 

58 

7 

61 

35 

48 

17 

2 

95 

6e 

82 

0 

93 

69 

81 

0 

90 

65 

78 

0 

84 

58 

71 

0 

72 

43 

58 

8 

61 

34 

48 

17 

3 

95 

68 

82 

0 

93 

69 

81 

0 

90 

65 

78 

0 

83 

58 

71 

0 

71 

42 

57 

8 

60 

34 

47 

18 

4 

95 

69 

82 

c 

93 

69 

81 

0 

90 

65 

78 

0 

83 

58 

71 

0 

71 

42 

57 

9 

60 

34 

47 

18 

5 

95 

69 

82 

0 

93 

69 

81 

0 

90 

65 

78 

0 

83 

57 

70 

0 

71 

42 

57 

9 

59 

34 

47 

18 

6 

95 

69 

82 

0 

93 

69 

81 

0 

90 

65 

78 

0 

82 

57 

70 

0 

70 

41 

56 

9 

59 

34 

47 

19 

7 

95 

69 

82 

0 

93 

69 

81 

0 

90 

64 

77 

0 

82 

57 

70 

0 

70 

41 

56 

10 

59 

34 

47 

19 

8 

94 

69 

82 

0 

93 

69 

81 

0 

89 

64 

77 

0 

82 

56 

69 

0 

69 

40 

55 

10 

58 

33 

46 

19 

9 

94 

69 

82 

0 

93 

69 

81 

0 

89 

64 

77 

0 

81 

55 

68 

0 

69 

40 

55 

11 

58 

33 

46 

20 

10 

94 

69 

82 

0 

93 

69 

81 

0 

89 

64 

77 

0 

81 

55 

68 

0 

68 

40 

54 

11 

58 

33 

46 

20 

11 

94 

69 

S2 

0 

92 

69 

81 

0 

89 

63 

76 

0 

81 

54 

68 

68 

39 

54 

11 

58 

33 

46 

20 

12 

94 

69 

82 

0 

92 

68 

80 

0 

88 

63 

76 

0 

81 

54 

68 

68 

39 

54 

12 

58 

33 

46 

20 

13 

94 

69 

82 

0 

92 

68 

80 

0 

88 

63 

76 

0 

80 

54 

67 

67 

38 

53 

12 

58 

33 

46 

20 

14 

94 

6° 

82 

0 

92 

68 

80 

0 

88 

63 

76 

0 

80 

53 

67 

67 

38 

53 

13 

57 

33 

45 

20 

15 

94 

69 

82 

0 

92 

68 

80 

0 

88 

63 

76 

0 

79 

53 

66 

66 

38 

52 

13 

57 

33 

45 

20 

16 

94 

69 

82 

0 

92 

68 

80 

0 

88 

62 

75 

0 

79 

52 

66 

2 

66 

37 

52 

13 

57 

33 

45 

20 

17 

94 

69 

82 

0 

92 

68 

80 

0 

87 

62 

75 

0 

79 

52 

66 

2 

66 

37 

52 

14 

57 

33 

45 

20 

18 

94 

69 

82 

0 

92 

68 

80 

0 

87 

62 

75 

0 

78 

51 

65 

2 

65 

37 

51 

14 

57 

32 

45 

20 

19 

94 

69 

82 

0 

92 

68 

80 

0 

87 

62 

75 

0 

78 

51 

65 

2 

65 

36 

51 

14 

57 

32 

45 

20 

20 

94 

69 

82 

0 

92 

67 

80 

0 

87 

62 

75 

0 

78 

51 

65 

2 

64 

36 

50 

15 

57 

32 

45 

21 

21 

93 

69 

81 

0 

92 

67 

80 

0 

86 

61 

74 

0 

77 

50 

64 

3 

64 

36 

50 

15 

56 

32 

44 

21 

22 

93 

60 

81 

0 

92 

67 

80 

0 

86 

61 

74 

0 

77 

49 

63 

3 

64 

36 

50 

15 

56 

32 

44 

21 

23 

93 

69 

81 

0 

92 

67 

80 

0 

86 

61 

74 

0 

76 

49 

63 

4 

63 

35 

49 

15 

56 

32 

44 

21 

24 

93 

69 

81 

0 

91 

67 

79 

0 

86 

61 

74 

0 

76 

48 

62 

4 

63 

35 

49 

16 

56 

32 

44 

21 

25 

93 

69 

81 

0 

91 

67 

79 

0 

85 

60 

73 

0 

75 

47 

61 

4 

63 

35 

49 

16 

56 

32 

44 

21 

26 

93 

69 

81 

0 

91 

67 

79 

0 

85 

60 

73 

0 

75 

47 

61 

5 

62 

35 

49 

16 

56 

32 

44 

21 

27 

93 

69 

81 

0 

91 

66 

79 

0 

85 

60 

73 

0 

75 

47 

61 

5 

62 

3  5 

49 

17 

56 

32 

44 

21 

28 

93 

69 

81 

0 

91 

66 

79 

0 

84 

59 

72 

0 

74 

46 

60 

6 

62 

35 

49 

17 

56 

32 

44 

21 

29 

93 

69 

81 

0 

91 

66 

79 

0 

84 

59 

72 

0 

74 

45 

60 

6 

61 

35 

48 

17 

56 

32 

44 

21 

30 

93 

69 

81 

0 

90 

65 

78 

0 

84 

59 

72 

0 

73 

45 

59 

6 

61 

35 

48 

17 

56 

31 

44 

21 

31 

93 

69 

81 

0 

90 

65 

78 

0 

73 

44 

59 

7 

56 

31 

44 

21 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

FORT  WORTH,  TEXAS 

Amon  Carter  Field 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

56 

35 

46 

20 

57 

36 

47 

19 

63 

41 

52 

13 

71 

49 

60 

7 

80 

59 

70 

0 

87 

67 

77   0 

2 

56 

35 

46 

20 

57 

36 

47 

19 

64 

42 

53 

13 

72 

49 

61 

7 

80 

59 

70 

0 

88 

68 

78   0 

3 

56 

35 

46 

20 

57 

36 

47 

18 

64 

42 

53 

13 

72 

49 

61 

6 

80 

59 

70 

0 

88 

68 

78   0 

4 

56 

35 

46 

20 

58 

37 

48 

18 

64 

42 

53 

13 

72 

50 

61 

6 

80 

59 

70 

0 

88 

68 

78   0 

5 

56 

35 

46 

20 

58 

37 

48 

18 

64 

42 

53 

13 

73 

50 

62 

6 

80 

60 

70 

0 

89 

69 

79   0 

6 

56 

35 

46 

20 

58 

37 

48 

18 

65 

42 

54 

12 

73 

51 

62 

5 

81 

60 

71 

0 

89 

69 

79   0 

7 

56 

35 

46 

20 

58 

37 

48 

18 

65 

42 

54 

12 

73 

51 

62 

5 

81 

60 

71 

0 

89 

69 

79   0 

8 

56 

35 

46 

20 

58 

37 

48 

18 

65 

43 

54 

12 

74 

51 

63 

5 

81 

60 

71 

0 

90 

70 

80   0 

9 

56 

35 

46 

20 

58 

37 

48 

17 

66 

43 

55 

11 

74 

52 

63 

5 

81 

61 

71 

0 

90 

70 

80   0 

10 

56 

35 

46 

20 

59 

38 

49 

17 

66 

43 

55 

11 

74 

52 

63 

5 

81 

61 

71 

0 

90 

70 

80   0 

11 

55 

35 

45 

20 

59 

38 

49 

17 

66 

43 

55 

11 

74 

52 

63 

4 

82 

61 

72 

0 

91 

70 

81   0 

12 

55 

34 

45 

20 

59 

38 

49 

17 

66 

43 

55 

11 

75 

53 

64 

4 

82 

62 

72 

0 

91 

71 

81   0 

13 

55 

34 

45 

20 

59 

38 

49 

16 

67 

44 

56 

11 

75 

53 

64 

4 

82 

62 

72 

0 

91 

71 

81   0 

14 

55 

34 

45 

20 

60 

38 

49 

16 

67 

44 

56 

11 

75 

54 

65 

3 

82 

62 

72. 

0 

92 

71 

82   0 

15 

55 

34 

45 

20 

60 

39 

50 

16 

67 

44 

56 

10 

76 

54 

65 

3 

82 

62 

72 

0 

92 

71 

82   0 

16 

55 

34 

45 

20 

60 

39 

50 

16 

67 

44 

56 

10 

76 

54 

65 

3 

83 

63 

73 

0 

92 

72 

82   0 

17 

56 

34 

45 

20 

60 

39 

50 

15 

68 

44 

56 

10 

76 

55 

66 

3 

83 

63 

73 

0 

92 

72 

82   0 

18 

56 

34 

45 

20 

61 

39 

50 

15 

68 

45 

57 

10 

76 

55 

66 

2 

83 

63 

73 

0 

92 

72 

82   0 

19 

56 

35 

46 

20 

61 

40 

51 

15 

68 

45 

57 

10 

77 

55 

66 

2 

83 

63 

73 

0 

93 

72 

83   0 

20 

56 

35 

46 

20 

61 

40 

51 

15 

68 

45 

57 

10 

77 

56 

67 

2 

83 

64 

74 

0 

93 

73 

83   0 

21 

56 

35 

46 

20 

61 

40 

51 

15 

69 

45 

57 

9 

77 

56 

67 

2 

84 

64 

74 

0 

93 

73 

83   0 

22 

56 

35 

46 

20 

61 

40 

51 

14 

69 

46 

58 

9 

78 

56 

67 

2 

84 

64 

74 

0 

93 

73 

83   0 

23 

56 

35 

46 

20 

62 

40 

51 

14 

69 

46 

58 

9 

78 

56 

67 

2 

84 

64 

74 

0 

94 

73 

84   0 

24 

56 

35 

46 

20 

62 

41 

52 

14 

69 

46 

58 

9 

78 

57 

68 

84 

65 

75 

0 

94 

73 

84   0 

25 

56 

35 

46 

20 

62 

41 

52 

14 

70 

46 

58 

9 

78 

57 

68 

85 

65 

75 

0 

94 

73 

84   0 

26 

57 

35 

46 

19 

62 

41 

52 

13 

70 

47 

59 

8 

79 

57 

68 

85 

65 

75 

0 

94 

74 

84   0 

27 

57 

35 

46 

19 

63 

41 

52 

13 

70 

47 

59 

a 

79 

58 

69 

85 

66 

76 

0 

94 

74 

84   0 

28 

57 

36 

47 

19 

63 

41 

52 

13 

70 

47 

59 

8 

79 

58 

69 

86 

66 

76 

0 

95 

74 

85   0 

29 

57 

36 

47 

19 

Feb.  29 

val 

ues 

71 

48 

60 

8 

79 

58 

69 

86 

66 

76 

0 

95 

74 

85   0 

30 
31 

57 
57 

36 
36 

47 
47 

19 
19 

same  as 

Feb. 

28 

71 
71 

48 
48 

60 
60 

8 

7 

79 

59 

69 

0 

86 
87 

67 
67 

77 
77 

0 
0 

95 

74 

85   0 

JUL*! 

august 

SEPTEMBER 

- 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

95 

74 

85 

0 

97 

76 

87 

0 

93 

72 

83 

0 

85 

62 

74 

0 

72 

49 

61 

6 

61 

39 

50  15 

2 

95 

74 

85 

0 

97 

76 

87 

0 

93 

72 

83 

0 

84 

62 

73 

0 

72 

49 

61 

6 

60 

39 

50  15 

3 

95 

74 

85 

0 

97 

76 

87 

0 

93 

71 

82 

0 

84 

61 

73 

0 

72 

48 

60 

7 

60 

39 

50  15 

4 

95 

74 

85 

0 

97 

76 

87 

0 

93 

71 

82 

0 

84 

61 

73 

0 

71 

48 

60 

7 

60 

39 

50  15 

5 

95 

74 

85 

0 

97 

76 

87 

0 

92 

71 

82 

0 

84 

61 

7? 

0 

71 

47 

59 

8 

60 

38 

49  16 

6 

95 

75 

85 

0 

97 

76 

87 

0 

92 

71 

82 

0 

83 

60 

72 

0 

70 

47 

59 

8 

60 

38 

49  16 

7 

95 

75 

85 

0 

97 

76 

87 

0 

92 

70 

81 

0 

83 

60 

72 

0 

70 

46 

58 

fi 

59 

38 

49  16 

8 

96 

75 

86 

0 

97 

76 

87 

0 

92 

70 

81 

0 

83 

60 

72 

0 

69 

46 

58 

8 

59 

38 

49  16 

9 

96 

75 

86 

0 

97 

75 

86 

0 

91 

70 

81 

0 

82 

59 

71 

0 

69 

45 

57 

9 

59 

38 

49  16 

10 

96 

75 

86 

0 

97 

75 

86 

0 

91 

69 

80 

0 

82 

59 

71 

0 

68 

45 

57 

9 

59 

38 

49  17 

11 

96 

75 

86 

0 

97 

75 

86 

0 

91 

69 

80 

0 

82 

59 

71 

0 

68 

45 

57 

9 

59 

38 

49  17 

12 

96 

75 

86 

0 

97 

75 

86 

0 

90 

69 

80 

0 

81 

58 

70 

1 

67 

44 

56 

10 

59 

38 

49  17 

13 

96 

75 

86 

0 

97 

75 

86 

0 

90 

68 

79 

0 

81 

58 

70 

1 

67 

44 

56 

10 

58 

37 

48  17 

14 

96 

75 

86 

0 

97 

75 

86 

0 

90 

68 

79 

0 

80 

57 

69 

2 

66 

44 

5  5 

11 

58 

37 

48  17 

1  5 

96 

75 

86 

0 

97 

75 

86 

0 

89 

68 

79 

0 

80 

57 

69 

2 

66 

43 

55 

11 

58 

37 

48  17 

16 

96 

75 

86 

0 

96 

75 

86 

o 

89 

68 

79 

0 

80 

57 

69 

2 

65 

43 

54 

11 

58 

37 

48  17 

17 

96 

75 

36 

0 

96 

75 

86 

0 

89 

67 

78 

0 

79 

56 

68 

2 

65 

43 

54 

11 

58 

37 

48  18 

18 

96 

75 

86 

0 

96 

75 

86 

0 

89 

67 

78 

0 

79 

56 

68 

2 

65 

42 

54 

12 

58 

37 

48  18 

19 

96 

75 

86 

0 

96 

75 

86 

0 

88 

67 

78 

0 

78 

55 

67 

3 

64 

42 

53 

12 

58 

37 

48  18 

20 

96 

75 

86 

0 

96 

74 

85 

0 

88 

66 

77 

0 

78 

55 

67 

3 

64 

42 

53 

12 

57 

37 

47  18 

21 

96 

75 

86 

0 

96 

74 

85 

0 

88 

66 

77 

0 

78 

54 

66 

3 

64 

41 

53 

13 

57 

37 

47  18 

22 

96 

75 

86 

0 

96 

74 

85 

0 

87 

66 

77 

0 

77 

54 

66 

3 

63 

41 

52 

13 

57 

37 

47  18 

23 

96 

75 

86 

0 

96 

74 

85 

0 

87 

65 

76 

0 

77 

54 

66 

3 

63 

41 

52 

13 

57 

36 

47  18 

24 

96 

75 

86 

0 

96 

74 

85 

0 

87 

65 

76 

0 

76 

53 

65 

4 

63 

41 

52 

13 

57 

36 

47  18 

25 

96 

75 

86 

o 

95 

74 

85 

0 

87 

64 

76 

0 

76 

53 

65 

4 

62 

40 

51 

14 

57 

36 

47  19 

26 

96 

75 

86 

0 

95 

73 

84 

0 

86 

64 

75 

0 

75 

52 

64 

4 

62 

40 

51 

14 

57 

36 

47  19 

27 

96 

75 

86 

0 

95 

73 

84 

0 

86 

64 

75 

0 

75 

52 

64 

4 

62 

40 

51 

14 

57 

36 

47  19 

28 

96 

75 

86 

0 

95 

73 

84 

0 

85 

63 

74 

0 

74 

51 

63 

5 

61 

40 

51 

15 

57 

36 

47  19 

29 

97 

76 

87 

0 

95 

73 

84 

0 

85 

63 

74 

0 

74 

51 

63 

5 

61 

39 

50 

15 

57 

36 

47  19 

30 

9-7 

76 

87 

0 

94 

72 

83 

0 

85 

62 

74 

0 

73 

50 

62 

6 

61 

39 

50 

15 

56 

36 

46  19 

31 

97 

76 

87 

0 

94 

72 

83 

0 

73 

50 

62 

6 

56 

36 

46  19 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

GALVESTON,  TEXAS 

Post  Office  and  Court  House  Building 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

61 

50 

56 

10 

61 

49 

55 

11 

65 

54 

60 

8 

69 

60 

65 

4 

77 

68 

73 

0 

83 

75 

79 

0 

2 

61 

50 

56 

10 

61 

50 

56 

11 

65 

54 

60 

8 

69 

60 

65 

4 

77 

68 

73 

0 

84 

76 

80 

0 

3 

61 

50 

56 

11 

61 

50 

56 

11 

65 

54 

60 

8 

70 

60 

65 

3 

77 

69 

73 

0 

84 

76 

80 

0 

4 

61 

50 

56 

11 

61 

50 

56 

11 

65 

54 

60 

8 

70 

61 

66 

3 

78 

69 

74 

0 

84 

76 

80 

0 

5 

61 

50 

56 

11 

61 

50 

56 

10 

65 

54 

60 

8 

70 

61 

66 

3 

78 

69 

74 

0 

84 

76 

80 

0 

6 

61 

50 

56 

11 

61 

50 

56 

10 

65 

54 

60 

8 

70 

61 

66 

3 

78 

69 

74 

0 

84 

76 

80 

0 

7 

61 

50 

56 

11 

61 

50 

56 

10 

65 

55 

60 

7 

71 

62 

67 

2 

78 

69 

74 

0 

84 

76 

80 

0 

8 

61 

50 

56 

11 

61 

50 

56 

10 

65 

55 

60 

7 

71 

62 

67 

2 

79 

70 

75 

0 

85 

77 

81 

0 

9 

61 

50 

56 

11 

62 

50 

56 

10 

65 

55 

60 

7 

71 

62 

67 

2 

79 

70 

75 

0 

85 

77 

81 

0 

10 

61 

50 

56 

11 

62 

50 

56 

10 

66 

55 

61 

7 

72 

62 

67 

1 

79 

70 

75 

0 

85 

77 

81 

0 

11 

61 

49 

55 

11 

62 

51 

57 

10 

66 

55 

61 

7 

72 

63 

68 

1 

79 

70 

75 

0 

85 

77 

81 

0 

12 

61 

49 

55 

11 

62 

51 

57 

10 

66 

55 

61 

7 

72 

63 

68 

1 

79 

71 

75 

0 

85 

77 

81 

0 

13 

61 

49 

55 

11 

62 

51 

57 

9 

66 

55 

61 

7 

72 

63 

68 

1 

79 

71 

75 

0 

85 

78 

82 

0 

14 

60 

49 

55 

12 

62 

51 

57 

9 

66 

56 

61 

6 

73 

64 

69 

0 

80 

71 

76 

0 

86 

78 

82 

0 

15 

60 

49 

55 

12 

62 

51 

57 

9 

66 

56 

61 

6 

73 

64 

69 

0 

80 

71 

76 

0 

86 

78 

82 

0 

16 

60 

49 

55 

12 

63 

51 

57 

9 

67 

56 

62 

6 

73 

64 

69 

0 

80 

71 

76 

0 

86 

78 

82 

0 

17 

60 

49 

55 

12 

63 

51 

57 

9 

67 

56 

62 

6 

73 

64 

69 

0 

80 

72 

76 

0 

86 

78 

82 

0 

18 

60 

49 

55 

12 

63 

52 

58 

9 

67 

56 

62 

6 

74 

65 

70 

0 

81 

72 

77 

0 

86 

78 

82 

0 

19 

60 

49 

55 

12 

63 

52 

58 

8 

67 

57 

62 

6 

74 

65 

70 

0 

81 

72 

77 

0 

86 

78 

82 

0 

20 

60 

49 

55 

12 

63 

52 

58 

8 

67 

57 

62 

6 

74 

65 

70 

0 

81 

72 

77 

0 

86 

78 

82 

0 

21 

60 

4<5 

55 

12 

63 

52 

58 

8 

67 

57 

62 

5 

74 

66 

70 

0 

81 

73 

77 

0 

86 

79 

83 

0 

22 

60 

49 

55 

12 

63 

52 

58 

8 

67 

57 

62 

5 

75 

66 

71 

0 

81 

73 

77 

0 

86 

79 

83 

0 

23 

60 

49 

55 

12 

64 

53 

59 

8 

67 

57 

62 

5 

75 

66 

71 

0 

81 

73 

77 

0 

87 

79 

83 

0 

24 

60 

49 

55 

12 

64 

53 

59 

8 

68 

58 

63 

5 

75 

66 

71 

0 

82 

73 

78 

0 

87 

79 

83 

0 

25 

60 

49 

55 

11 

64 

53 

59 

8 

68 

58 

63 

5 

75 

67 

71 

0 

82 

73 

78 

0 

87 

79 

83 

0 

26 

60 

49 

55 

11 

64 

53 

59 

8 

68 

58 

63 

5 

76 

67 

72 

0 

82 

74 

78 

0 

87 

79 

83 

0 

27 

60 

49 

55 

11 

64 

53 

59 

8 

68 

58 

63 

4 

76 

67 

72 

0 

82 

74 

78 

0 

87 

79 

83 

0 

28 

60 

49 

55 

11 

64 

53 

59 

8 

68 

59 

64 

4 

76 

68 

72 

0 

83 

74 

79 

0 

87 

79 

83 

0 

29 

60 

49 

55 

11 

Feb.  29 

, 

69 

59 

64 

4 

77 

68 

73 

0 

83 

75 

79 

0 

87 

79 

83 

0 

30 

61 

49 

55 

11 

same  as 

Feb. 

28 

69 

59 

64 

4 

77 

68 

73 

0 

83 

75 

79 

0 

87 

79 

83 

0 

31 

61 

49 

55 

11 

69 

60 

65 

4 

83 

75 

79 

0 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBEF 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

87 

79 

83 

0 

88 

79 

84 

0 

86 

78 

82 

0 

82 

73 

78 

0 

73 

63 

68 

0 

64 

53 

59 

8 

2 

87 

79 

83 

0 

88 

79 

84 

0 

86 

78 

82 

0 

82 

72 

77 

0 

73 

62 

68 

0 

64 

53 

59 

8 

3 

87 

79 

83 

0 

88 

79 

84 

0 

86 

78 

82 

0 

82 

72 

77 

0 

73 

62 

68 

0 

64 

53 

59 

8 

4 

87 

79 

83 

0 

88 

79 

84 

0 

86 

77 

82 

0 

82 

72 

77 

0 

72 

61 

67 

1 

64 

53 

59 

8 

5 

87 

79 

83 

0 

88 

79 

84 

0 

86 

77 

82 

0 

81 

72 

77 

0 

72 

61 

67 

1 

64 

53 

59 

8 

6 

97 

79 

83 

0 

88 

80 

84 

0 

86 

77 

82 

0 

81 

72 

77 

0 

71 

60 

66 

2 

64 

53 

59 

8 

7 

87 

79 

83 

0 

88 

80 

84 

0 

86 

77 

82 

0 

81 

71 

76 

0 

71 

60 

66 

2 

64 

52 

58 

8 

8 

87 

79 

83 

0 

88 

80 

84 

0 

96 

77 

82 

0 

81 

71 

76 

0 

71 

60 

66 

3 

63 

52 

58 

8 

9 

87 

79 

83 

0 

88 

79 

84 

0 

86 

77 

82 

0 

81 

71 

76 

0 

71 

59 

65 

3 

63 

52 

58 

8 

10 

87 

79 

93 

0 

88 

79 

84 

0 

85 

76 

81 

0 

80 

70 

75 

0 

70 

59 

65 

3 

63 

52 

58 

8 

11 

87 

79 

83 

0 

88 

79 

84 

0 

85 

76 

81 

0 

80 

70 

75 

0 

70 

59 

65 

3 

63 

52 

58 

8 

12 

87 

79 

83 

0 

88 

79 

84 

0 

85 

76 

81 

0 

80 

70 

75 

0 

69 

58 

64 

4 

63 

52 

58 

8 

13 

87 

79 

83 

0 

88 

79 

84 

0 

85 

76 

81 

0 

80 

70 

75 

0 

69 

58 

64 

4 

63 

52 

58 

8 

14 

87 

79 

83 

0 

88 

79 

84 

0 

85 

76 

81 

0 

79 

69 

74 

0 

69 

57 

63 

5 

63 

52 

58 

8 

15 

87 

79 

83 

0 

88 

79 

84 

0 

85 

76 

81 

0 

79 

69 

74 

0 

69 

57 

63 

5 

63 

52 

58 

8 

16 

87 

79 

83 

0 

88 

79 

84 

0 

85 

76 

81 

0 

79 

69 

74 

0 

68 

57 

63 

5 

63 

52 

58 

9 

17 

87 

79 

83 

0 

88 

79 

84 

0 

85 

75 

80 

0 

78 

68 

73 

0 

68 

57 

63 

5 

62 

51 

57 

9 

18 

87 

79 

83 

0 

87 

79 

83 

0 

84 

75 

80 

0 

78 

68 

73 

0 

68 

56 

62 

6 

62 

51 

57 

9 

19 

87 

79 

83 

0 

87 

79 

83 

0 

84 

75 

80 

0 

78 

68 

73 

0 

67 

56 

62 

6 

62 

51 

57 

9 

20 

8  7 

79 

83 

0 

87 

79 

83 

0 

84 

75 

80 

0 

77 

67 

72 

0 

67 

56 

62 

6 

62 

51 

57 

9 

21 

87 

79 

83 

0 

87 

79 

83 

0 

84 

74 

79 

0 

77 

67 

72 

0 

67 

56 

62 

6 

62 

51 

57 

9 

22 

87 

79 

83 

0 

87 

79 

83 

0 

84 

74 

79 

0 

77 

67 

72 

0 

67 

55 

61 

7 

62 

51 

57 

9 

23 

87 

79 

83 

0 

87 

79 

83 

0 

84 

74 

79 

0 

77 

66 

72 

0 

66 

55 

61 

7 

62 

51 

57 

9 

24 

88 

79 

84 

0 

87 

79 

83 

0 

83 

74 

79 

0 

76 

66 

71 

0 

66 

55 

61 

7 

62 

51 

57 

9 

25 

88 

79 

84 

0 

87 

79 

83 

0 

83 

74 

79 

0 

76 

66 

71 

0 

66 

54 

60 

7 

62 

51 

57 

9 

26 

88 

79 

84 

0 

87 

79 

83 

0 

83 

74 

79 

0 

76 

65 

71 

0 

65 

54 

60 

8 

62 

51 

57 

10 

27 

88 

79 

84 

0 

87 

79 

83 

0 

83 

74 

79 

0 

75 

65 

70 

0 

65 

54 

60 

8 

62 

51 

57 

10 

28 

88 

79 

84 

0 

87 

78 

83 

0 

R3 

73 

78 

0 

75 

64 

70 

0 

65 

54 

60 

8 

62 

51 

57 

10 

29 

88 

79 

84 

0 

87 

78 

83 

0 

82 

73 

78 

0 

75 

64 

70 

0 

65 

54 

60 

8 

62 

50 

56 

10 

30 

88 

79 

84 

0 

87 

78 

83 

0 

82 

73 

78 

0 

74 

64 

69 

0 

65 

53 

59 

8 

61 

50 

56 

10 

31 

88 

79 

84 

0 

87 

78 

83 

0 

74 

63 

69 

0 

61 

50 

56 

10 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

GALVESTON,  TEXAS 


Munic 

pal 

Airport 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

61 

49 

55 

11 

61 

49 

55 

11 

65 

53 

59 

8 

70 

59 

65 

4 

78 

68 

73 

0 

84 

75 

80 

0 

2 

61 

49 

55 

11 

61 

49 

55 

11 

65 

53 

59 

8 

70 

60 

65 

4 

78 

68 

73 

0 

85 

75 

80 

0 

3 

61 

49 

55 

11 

61 

49 

55 

11 

65 

53 

59 

8 

70 

60 

65 

4 

78 

68 
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DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

LUBBOCK,  TEXAS 

Municipal  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

53 

26 

40 

26 

55 

27 

41 

24 

61 

31 

46 

19 

70 

39 

55 

12 

78 

50 

64 

2 

88 

59 

74   0 

2 

53 

26 

40 

26 

55 

27 

41 

24 

61 

31 

46 

19 

70 

39 

55 

11 

78 

50 

64 

2 

88 

60 

74   0 

3 

53 

26 

40 

26 

55 

27 

41 

24 

61 

31 

46 

19 

71 

39 

55 

11 

79 

51 

65 

2 

88 

60 

74   0 

4 

53 

25 

39 

26 

55 

27 

41 

24 

61 

32 

47 

18 

71 

40 

56 

10 

79 

51 

65 

2 

89 

61 

75   0 

5 

53 

25 

39 

26 

55 

27 

41 

23 

62 

32 

47 

18 

71 

40 

56 

10 

79 

51 

65 

2 

39 

61 

75   0 

6 

52 

25 

39 

26 

56 

27 

42 

23 

62 

32 

47 

18 

72 

41 

57 

10 

79 

51 

65 

2 

89 

61 

75   0 

7 

52 

25 

39 

27 

56 

28 

42 

23 

62 

32 

47 

18 

72 

41 

57 

9 

80 

52 

66 

2 

90 

62 

76   0 

3 

52 

25 

39 

27 

56 

28 

42 

23 

62 

32 

47 

18 

72 

41 

57 

9 

80 

52 

66 

2 

90 

62 

76   0 

9 

52 

25 

39 

27 

56 

28 

42 

23 

63 

33 

48 

17 

73 

42 

58 

9 

80 

52 

66 

90 

62 

76   0 

10 

52 

25 

39 

27 

56 

28 

42 

23 

63 

33 

48 

17 

73 

42 

58 

8 

80 

53 

67 

91 

62 

77   0 

11 

52 

25 

39 

27 

56 

28 

42 

22 

63 

33 

48 

17 

73 

43 

58 

8 

81 

53 

67 

91 

63 

77   0 

12 

52 

25 

39 

27 

57 

28 

43 

22 

64 

33 

49 

17 

74 

43 

59 

8 

81 

53 

67 

91 

63 

77   0 

13 

52 

25 

39 

27 

57 

29 

43 

22 

64 

33 

49 

16 

74 

43 

59 

7 

81 

53 

67 

92 

63 

78   0 

14 

52 

25 

39 

26 

57 

29 

43 

22 

64 

34 

49 

16 

74 

44 

59 

7 

81 

54 

68 

92 

64 

78   0 

1  5 

53 

25 

39 

26 

57 

29 

43 

22 

64 

34 

49 

16 

75 

44 

60 

7 

82 

54 

68 

92 

64 

78   0 

16 

53 

25 

39 

26 

58 

29 

44 

22 

65 

34 

50 

16 

75 

45 

60 

7 

82 

54 

68 

92 

64 

78   0 

17 

53 

25 

39 

26 

58 

29 

44 

22 

65 

34 

50 

16 

75 

45 

60 

6 

82 

54 

68 

92 

64 

78   0 

18 

53 

25 

39 

26 

58 

29 

44 

21 

65 

35 

50 

15 

75 

45 

60 

6 

82 

55 

69 

92 

65 

79   0 

19 

53 

25 

39 

26 

58 

29 

44 

21 

66 

35 

51 

15 

76 

46 

61 

6 

83 

55 

69 

92 

65 

79   0 

20 

53 

25 

3Q 

26 

58 

30 

44 

21 

66 

35 

51 

15 

76 

46 

61 

5 

83 

55 

69 

93 

65 

79   0 

21 

53 

25 

39 

26 

59 

30 

45 

21 

66 

35 

51 

15 

76 

47 

62 

5 

83 

55 

69 

93 

65 

79   0 

22 

53 

26 

40 

25 

59 

30 

45 

21 

66 

36 

51 

14 

76 

47 

62 

5 

84 

56 

70 

93 

65 

79   0 

23 

54 

26 

40 

25 

59 

30 

45 

21 

67 

36 

52 

14 

77 

47 

62 

4 

84 

56 

70 

93 

66 

80   0 

24 

54 

26 

40 

25 

59 

30 

45 

20 

67 

36 

52 

14 

77 

48 

63 

4 

84 

57 

71 

0 

93 

66 

80   0 

25 

54 

26 

40 

25 

60 

31 

46 

20 

68 

36 

52 

13 

77 

48 

63 

4 

85 

57 

71 

0 

93 

66 

80   0 

26 

54 

26 

40 

25 

60 

31 

46 

20 

68 

37 

53 

13 

77 

48 

63 

3 

85 

57 

71 

0 

93 

66 

80   0 

27 

54 

26 

40 

25 

60 

31 

46 

20 

68 

37 

53 

13 

78 

49 

64 

3 

85 

58 

72 

0 

93 

66 

80   0 

28 

54 

26 

40 

25 

60 

31 

46 

19 

69 

37 

53 

12 

78 

49 

64 

3 

86 

58 

72 

0 

93 

66 

80   0 

29 

54 

26 

40 

24 

peK   9Q 

TJ  3   1 1  a  c 

69 

38 

54 

12 

78 

50 

64 

2 

86 

58 

72 

0 

93 

66 

80   0 

30 

54 

26 

40 

24 

Feb. 

28 

69 

38 

54 

12 

78 

50 

64 

2 

86 

59 

73 

0 

93 

66 

80   0 

31 

55 

27 

41 

24 

70 

38 

54 

12 

87 

59 

73 

0 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

9^ 

66 

80 

0 

92 

67 

80 

0 

89 

63 

76 

0 

80 

54 

67 

2 

68 

40 

54 

11 

57 

29 

43  22 

2 

93 

66 

80 

0 

92 

67 

30 

0 

89 

63 

76 

0 

80 

53 

67 

2 

68 

39 

54 

11 

57 

29 

43  22 

3 

93 

66 

80 

0 

92 

67 

80 

0 

RR 

62 

75 

0 

79 

53 

66 

2 

67 

38 

53 

12 

57 

29 

43  22 

4 

93 

66 

80 

0 

92 

67 

80 

0 

88 

62 

75 

0 

79 

53 

66 

2 

67 

38 

53 

13 

57 

29 

43  22 

5 

93 

66 

RO 

0 

92 

67 

80 

0 

88 

62 

75 

0 

79 

52 

66 

2 

66 

3  7 

52 

13 

56 

28 

42  22 

6 

93 

66 

80 

0 

92 

67 

80 

0 

87 

61 

74 

0 

78 

52 

65 

3 

66 

37 

52 

13 

56 

28 

42  22 

7 

93 

66 

RO 

0 

92 

67 

80 

0 

87 

61 

74 

0 

78 

52 

65 

3 

66 

36 

51 

14 

56 

2R 

42  23 

8 

93 

66 

80 

0 

92 

67 

80 

0 

R7 

61 

74 

0 

78 

51 

65 

3 

65 

36 

51 

14 

56 

2R 

42  23 

9 

93 

66 

80 

0 

92 

67 

80 

0 

86 

60 

73 

0 

77 

51 

64 

3 

65 

35 

50 

15 

56 

2R 

42  23 

in 

93 

66 

80 

0 

92 

67 

80 

0 

86 

60 

73 

0 

77 

50 

64 

3 

64 

35 

50 

15 

55 

2R 

42  23 

11 

93 

66 

8  0 

0 

92 

66 

79 

0 

86 

60 

73 

0 

77 

50 

64 

4 

64 

35 

50 

16 

55 

2R 

42  23 

12 

92 

66 

80 

0 

92 

66 

79 

0 

85 

60 

73 

0 

76 

50 

63 

4 

63 

34 

49 

16 

55 

28 

42  24 

13 

92 

66 

80 

0 

92 

66 

70 

0 

85 

59 

72 

0 

76 

49 

63 

4 

63 

34 

49 

16 

55 

28 

42  24 

14 

92 

66 

80 

0 

92 

66 

79 

0 

85 

59 

72 

0 

76 

49 

63 

4 

63 

33 

48 

17 

55 

27 

41  24 

15 

92 

67 

80 

0 

92 

66 

79 

0 

85 

58 

72 

0 

75 

4R 

62 

6 

62 

33 

48 

17 

55 

27 

41  24 

16 

92 

67 

R0 

o 

92 

66 

79 

0 

84 

53 

71 

75 

48 

62 

5 

62 

33 

43 

18 

54 

27 

41  24 

17 

92 

67 

80 

0 

92 

66 

79 

0 

84 

58 

71 

75 

47 

61 

5 

62 

32 

47 

18 

54 

27 

41  24 

1R 

92 

67 

80 

0 

92 

66 

79 

0 

84 

58 

71 

74 

47 

61 

6 

61 

32 

47 

18 

54 

27 

41  24 

1  9 

92 

67 

R0 

0 

92 

66 

79 

0 

83 

57 

70 

74 

46 

60 

6 

61 

32 

47 

19 

54 

27 

41  25 

2n 

92 

67 

80 

0 

92 

66 

70 

0 

8  3 

57 

70 

74 

46 

60 

6 

61 

31 

46 

19 

54 

27 

41  25 

21 

92 

67 

80 

0 

92 

65 

70 

0 

83 

57 

70 

73 

45 

59 

7 

60 

31 

46 

19 

54 

27 

41  25 

22 

92 

67 

8  0 

0 

92 

65 

79 

0 

82 

56 

69 

73 

45 

59 

7 

60 

31 

46 

20 

54 

27 

41  25 

23 

92 

67 

80 

o 

92 

65 

79 

0 

82 

56 

69 

73 

44 

5° 

3 

60 

30 

45 

20 

54 

27 

41  25 

24 

92 

67 

80 

0 

92 

65 

79 

0 

82 

56 

69 

72 

44 

58 

8 

59 

30 

45 

20 

54 

26 

40  25 

25 

92 

67 

RO 

0 

91 

65 

78 

0 

82 

55 

69 

72 

43 

53 

9 

59 

30 

45 

21 

54 

26 

40  25 

26 

92 

67 

RO 

0 

91 

64 

78 

0 

81 

55 

68 

71 

43 

57 

9 

59 

30 

45 

21 

53 

26 

40  25 

27 

92 

67 

RO 

0 

91 

64 

78 

0 

81 

55 

68 

71 

42 

57 

10 

53 

29 

44 

21 

53 

26 

40  25 

2R 

92 

67 

80 

0 

91 

64 

78 

o 

81 

54 

68 

2 

70 

42 

56 

10 

58 

29 

4^ 

22 

53 

26 

40  26 

29 

92 

67 

80 

0 

90 

6  + 

77 

0 

80 

54 

67 

2 

70 

41 

56 

10 

58 

29 

44 

22 

53 

26 

40  26 

30 

92 

67 

80 

0 

90 

64 

77 

0 

80 

54 

67 

2 

69 

41 

55 

11 

57 

29 

43 

22 

53 

26 

40  26 

31 

92 

67 

80 

0 

RO 

63 

76 

0 

69 

40 

55 

11 

53 

26 

40  26 

-    281 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

MIDLAND,  TEXAS 

Midland  Air  Terminal 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

58 

31 

45 

21 

59 

33 

46 

19 

65 

38 

52 

14 

74 

46 

60 

7 

83 

56 

70 

0 

90 

66 

78   0 

2 

58 

31 

45 

21 

59 

33 

46 

19 

65 

38 

52 

14 

74 

46 

60 

6 

83 

57 

70 

0 

91 

66 

79   0 

3 

58 

31 

45 

21 

59 

33 

46 

19 

65 

39 

52 

13 

74 

47 

61 

6 

83 

57 

70 

0 

91 

66 

79   0 

4 

58 

30 

44 

21 

59 

33 

46 

19 

65 

39 

52 

13 

75 

47 

61 

6 

84 

57 

71 

0 

91 

67 

79   0 

5 

57 

30 

44 

21 

59 

34 

47 

19 

66 

39 

53 

13 

75 

47 

61 

5 

84 

58 

71 

0 

92 

67 

80   0 

6 

57 

30 

44 

21 

59 

34 

47 

18 

66 

39 

53 

13 

76 

48 

62 

5 

84 

58 

71 

0 

92 

67 

80   0 

7 

57 

30 

44 

21 

59 

34 

47 

18 

66 

39 

53 

12 

76 

48 

62 

5 

84 

58 

71 

0 

92 

68 

80   0 

8 

57 

30 

44 

22 

60 

34 

47 

18 

67 

40 

54 

12 

76 

48 

62 

4 

84 

58 

71 

0 

92 

68 

80   0 

9 

57 

30 

44 

22 

60 

34 

47 

18 

67 

40 

54 

12 

77 

49 

63 

4 

85 

59 

72 

0 

92 

68 

80   0 

10 

57 

30 

44 

22 

60 

34 

47 

18 

67 

40 

54 

12 

77 

49 

63 

4 

85 

59 

72 

0 

93 

69 

81   0 

11 

57 

30 

44 

22 

60 

35 

48 

18 

67 

40 

54 

12 

77 

49 

63 

4 

85 

59 

72 

0 

93 

69 

81   0 

12 

56 

30 

43 

22 

61 

35 

48 

17 

68 

40 

54 

11 

78 

50 

64 

4 

85 

59 

72 

0 

93 

69 

81   0 

13 

56 

30 

43 

22 

61 

35 

48 

17 

68 

41 

55 

11 

78 

50 

64 

3 

85 

60 

73 

0 

93 

69 

81   0 

14 

56 

30 

43 

22 

61 

35 

48 

17 

68 

41 

55 

11 

78 

51 

65 

3 

86 

60 

73 

0 

93 

70 

82   0 

15 

56 

30 

43 

22 

61 

35 

48 

17 

68 

41 

55 

11 

78 

51 

65 

3 

86 

60 

73 

0 

94 

70 

82   0 

16 

56 

30 

43 

22 

61 

36 

49 

17 

69 

41 

55 

10 

79 

51 

65 

3 

86 

61 

74 

0 

94 

70 

82   0 

17 

56 

31 

44 

22 

62 

36 

49 

16 

69 

42 

56 

10 

79 

52 

66 

3 

86 

61 

74 

0 

94 

70 

82   0 

18 

56 

31 

44 

21 

62 

36 

49 

16 

69 

42 

56 

10 

79 

52 

66 

2 

86 

61 

74 

0 

94 

70 

82   0 

19 

56 

31 

44 

21 

62 

36 

49 

16 

70 

42 

56 

10 

80 

53 

67 

2 

87 

61 

74 

0 

94 

70 

82   0 

20 

57 

31 

44 

21 

62 

37 

50 

16 

70 

42 

56 

9 

80 

53 

67 

2 

87 

62 

75 

0 

94 

71 

83   0 

21 

57 

31 

44 

21 

63 

37 

50 

15 

70 

43 

57 

9 

80 

53 

67 

2 

87 

62 

75 

0 

94 

71 

83   0 

22 

57 

31 

44 

21 

63 

37 

50 

15 

71 

43 

57 

9 

80 

54 

67 

88 

62 

75 

0 

94 

71 

83   0 

23 

57 

31 

44 

21 

63 

37 

50 

15 

71 

43 

57 

9 

81 

54 

68 

88 

63 

76 

0 

94 

71 

83   0 

24 

57 

31 

44 

20 

63 

37 

50 

15 

71 

43 

57 

9 

81 

54 

68 

88 

63 

76 

0 

94 

71 

83   0 

25 

57 

32 

45 

20 

64 

38 

51 

14 

72 

44 

58 

8 

81 

55 

68 

88 

63 

76 

0 

94 

71 

83   0 

26 

58 

32 

45 

20 

64 

38 

51 

14 

72 

44 

58 

8 

82 

55 

69 

89 

64 

77 

0 

94 

71 

83   0 

27 

58 

32 

45 

20 

64 

38 

51 

14 

72 

44 

58 

8 

82 

55 

69 

89 

64 

77 

0 

94 

71 

83   0 

28 

58 

32 

45 

20 

64 

38 

51 

14 

72 

45 

59 

8 

82 

56 

69 

89 

64 

77 

0 

94 

71 

83   0 

29 

58 

32 

45 

20 

Feb.  29 

. 

ues 
28 

73 

45 

59 

7 

83 

56 

70 

0 

89 

64 

77 

0 

94 

71 

83   0 

30 

58 

32 

45 

19 

e  gipa  a  o 

Feb. 

73 

45 

59 

7 

83 

56 

70 

0 

90 

65 

78 

0 

94 

71 

83   0 

31 

58 

33 

46 

19 

74 

46 

60 

7 

90 

65 

78 

0 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

94 

71 

83 

0 

95 

71 

83 

0 

92 

67 

80 

0 

83 

59 

71 

0 

72 

45 

59 

8 

62 

34 

48  17 

2 

94 

71 

83 

0 

95 

71 

83 

0 

92 

67 

80 

0 

83 

59 

71 

0 

72 

45 

59 

8 

62 

34 

48  17 

3 

94 

71 

83 

0 

95 

71 

83 

0 

91 

67 

79 

0 

83 

58 

71 

0 

71 

44 

58 

8 

61 

34 

48  17 

4 

94 

71 

83 

0 

95 

71 

83 

0 

91 

67 

79 

0 

83 

58 

71 

0 

71 

44 

58 

8 

61 

33 

47  17 

5 

94 

71 

83 

0 

95 

71 

83 

0 

91 

66 

79 

0 

82 

58 

70 

70 

43 

57 

9 

61 

33 

47  18 

6 

94 

71 

83 

0 

95 

71 

83 

0 

90 

66 

78 

0 

82 

57 

70 

70 

42 

56 

9 

61 

33 

47  18 

7 

94 

71 

83 

0 

95 

71 

83 

0 

90 

66 

78 

0 

82 

57 

70 

69 

42 

56 

10 

61 

33 

47  18 

8 

94 

72 

83 

0 

95 

71 

33 

0 

90 

65 

78 

0 

81 

57 

69 

69 

41 

55 

10 

61 

33 

47  18 

9 

94 

72 

83 

0 

95 

71 

83 

0 

90 

65 

78 

0 

81 

56 

69 

68 

41 

55 

11 

60 

33 

47  18 

10 

94 

72 

83 

0 

95 

71 

83 

0 

89 

65 

77 

0 

81 

56 

69 

68 

40 

54 

11 

60 

33 

47  18 

11 

94 

72 

83 

0 

95 

71 

83 

0 

89 

64 

77 

0 

81 

56 

69 

68 

40 

54 

11 

60 

33 

47  19 

12 

94 

72 

83 

0 

95 

71 

83 

0 

89 

64 

77 

0 

80 

55 

68 

2 

67 

40 

54 

12 

60 

32 

46  19 

13 

94 

72 

83 

0 

94 

71 

83 

0 

88 

64 

76 

0 

80 

55 

68 

2 

67 

39 

53 

12 

60 

32 

46  19 

14 

94 

71 

83 

0 

94 

71 

83 

0 

88 

63 

76 

0 

80 

54 

67 

2 

67 

39 

53 

12 

60 

32 

46  19 

15 

94 

71 

83 

0 

94 

71 

83 

0 

88 

63 

76 

0 

79 

54 

67 

2 

66 

38 

52 

13 

60 

32 

46  19 

16 

95 

71 

83 

0 

94 

71 

83 

0 

88 

63 

76 

0 

79 

53 

66 

2 

66 

38 

52 

13 

60 

32 

46  19 

17 

95 

71 

83 

0 

94 

70 

82 

0 

87 

63 

75 

0 

79 

53 

66 

3 

65 

38 

52 

13 

59 

32 

46  19 

18 

95 

71 

83 

0 

94 

70 

82 

0 

87 

62 

75 

0 

78 

52 

65 

3 

65 

37 

51 

14 

59 

32 

46  19 

19 

95 

71 

83 

0 

94 

70 

82 

0 

87 

62 

75 

0 

78 

52 

65 

3 

65 

37 

51 

14 

59 

32 

46  20 

20 

95 

71 

83 

0 

94 

70 

82 

0 

86 

62 

74 

0 

77 

52 

65 

3 

64 

37 

51 

14 

59 

32 

46  20 

21 

95 

71 

83 

0 

94 

70 

82 

0 

86 

62 

74 

0 

77 

51 

64 

4 

64 

36 

50 

15 

59 

32 

46  20 

22 

95 

71 

83 

0 

94 

70 

82 

0 

86 

61 

74 

0 

77 

50 

64 

4 

64 

36 

50 

15 

59 

32 

46  20 

23 

95 

71 

83 

0 

94 

70 

82 

0 

86 

61 

74 

0 

76 

50 

63 

4 

64 

36 

50 

15 

59 

31 

45  20 

24 

95 

71 

83 

0 

94 

70 

82 

0 

85 

61 

73 

0 

76 

50 

63 

5 

63 

36 

50 

16 

59 

31 

45  20 

25 

95 

71 

83 

0 

94 

69 

82 

0 

85 

60 

73 

0 

75 

49 

62 

5 

63 

35 

49 

16 

59 

31 

45  20 

26 

95 

71 

83 

0 

93 

69 

81 

0 

85 

60 

73 

0 

75 

49 

62 

5 

63 

35 

49 

16 

58 

31 

45  20 

27 

95 

71 

83 

0 

93 

69 

81 

0 

84 

60 

72 

0 

74 

48 

61 

6 

62 

35 

49 

17 

58 

31 

45  20 

28 

95 

71 

83 

0 

93 

69 

81 

0 

84 

59 

72 

0 

74 

47 

61 

6 

62 

35 

49 

17 

58 

31 

45  21 

29 

95 

71 

83 

0 

93 

68 

81 

0 

84 

59 

72 

0 

74 

47 

61 

6 

62 

34 

48 

17 

58 

31 

4  5  21 

30 

95 

71 

83 

0 

92 

68 

80 

0 

84 

59 

72 

0 

73 

47 

60 

6 

62 

34 

48 

17 

58 

31 

45  21 

31 

95 

71 

83 

0 

92 

68 

80 

0 

73 

46 

60 

7 

58 

31 

45  21 

-    282    - 


u.  s  department  of  commerce 
Weather  bureau 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

PORT  ARTHUR,  TEXAS 


Je 

fferson 

County 

Airport 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

A  VG 

DAY 

1 

63 

44 

54 

13 

63 

45 

54 

12 

67 

48 

58 

8 

73 

54 

6.4 

4 

81 

62 

72 

0 

87 

69 

78 

0 

2 

63 

44 

54 

13 

63 

45 

54 

12 

68 

48 

58 

8 

73 

54 

64 

4 

81 

62 

72 

0 

87 

70 

79 

0 

3 

63 

43 

53 

13 

63 

45 

54 

12 

68 

48 

58 

8 

73 

55 

64 

4 

81 

62 

72 

0 

87 

70 

79 

0 

4 

62 

43 

53 

13 

63 

45 

54 

12 

68 

49 

59 

8 

74 

55 

65 

3 

82 

63 

73 

0 

88 

71 

80 

0 

5 

62 

43 

53 

13 

64 

45 

55 

11 

68 

49 

59 

8 

74 

55 

65 

3 

82 

63 

73 

0 

88 

71 

80 

0 

6 

62 

43 

53 

13 

64 

45 

55 

11 

68 

49 

59 

8 

75 

56 

66 

3 

82 

63 

73 

0 

88 

71 

80 

0 

7 

62 

43 

53 

13 

64 

45 

55 

11 

69 

49 

59 

8 

75 

56 

66 

3 

82 

64 

73 

0 

88 

71 

80 

0 

8 

62 

43 

53 

13 

64 

45 

55 

11 

69 

49 

59 

8 

75 

56 

66 

3 

82 

64 

73 

0 

89 

71 

80 

0 

9 

62 

43 

53 

13 

64 

45 

55 

11 

69 

50 

60 

7 

75 

57 

66 

2 

83 

64 

74 

0 

89 

71 

80 

0 

10 

62 

43 

53 

13 

64 

46 

55 

11 

69 

50 

60 

7 

76 

57 

67 

2 

83 

64 

74 

0 

89 

71 

80 

0 

11 

62 

43 

53 

13 

64 

46 

55 

11 

69 

50 

60 

7 

76 

57 

67 

2 

83 

64 

74 

0 

89 

71 

80 

0 

12 

62 

43 

53 

13 

64 

46 

55 

11 

70 

50 

60 

7 

76 

58 

67 

2 

83 

65 

74 

0 

89 

72 

81 

0 

13 

62 

43 

53 

13 

64 

46 

55 

11 

70 

50 

60 

7 

76 

58 

67 

2 

83 

65 

74 

0 

89 

72 

81 

0 

14 

62 

43 

53 

13 

65 

46 

56 

10 

70 

50 

60 

7 

76 

58 

67 

2 

83 

65 

T\ 

0 

90 

72 

81 

0 

15 

62 

44 

53 

13 

65 

46 

56 

10 

^0 

50 

60 

7 

77 

58 

68 

84 

65 

75 

0 

90 

72 

81 

0 

16 

62 

44 

53 

13 

65 

46 

56 

10 

70 

51 

61 

6 

77 

58 

68 

84 

65 

75 

0 

90 

72 

81 

0 

17 

62 

44 

53 

13 

65 

46 

56 

10 

71 

51 

61 

6 

78 

59 

69 

84 

66 

75 

0 

90 

72 

81 

0 

18 

62 

44 

53 

13 

65 

46 

56 

10 

71 

51 

61 

6 

78 

59 

69 

84 

66 

75 

0 

90 

72 

81 

0 

19 

62 

44 

53 

13 

65 

47 

56 

10 

71 

51 

61 

6 

78 

59 

69 

84 

66 

75 

0 

90 

72 

81 

0 

20 

63 

44 

54 

13 

66 

47 

57 

10 

71 

52 

62 

6 

78 

60 

69 

85 

67 

76 

0 

90 

72 

81 

0 

21 

63 

44 

54 

13 

66 

47 

57 

10 

71 

52 

62 

6 

79 

60 

70 

0 

85 

67 

76 

0 

91 

72 

82 

0 

22 

63 

44 

54 

13 

66 

47 

57 

9 

71 

52 

62 

6 

79 

60 

70 

0 

85 

67 

76 

0 

91 

72 

82 

0 

23 

63 

44 

54 

13 

66 

47 

57 

9 

72 

52 

62 

6 

79 

60 

70 

0 

85 

67 

76 

0 

91 

72 

82 

0 

24 

63 

44 

54 

13 

66 

47 

57 

9 

72 

52 

62 

6 

79 

60 

70 

0 

85 

68 

77 

0 

91 

72 

82 

0 

25 

63 

44 

54 

13 

66 

47 

57 

9 

72 

53 

63 

5 

80 

61 

71 

0 

85 

68 

77 

0 

91 

72 

82 

0 

26 

63 

44 

54 

13 

67 

48 

58 

9 

72 

53 

63 

5 

80 

61 

71 

0 

86 

68 

77 

0 

91 

72 

82 

0 

27 

63 

44 

54 

13 

67 

48 

58 

8 

72 

53 

63 

5 

80 

61 

71 

0 

86 

68 

77 

0 

91 

72 

82 

0 

28 

63 

44 

54 

13 

67 

48 

58 

8 

72 

53 

63 

5 

80 

62 

71 

0 

86 

68 

77 

0 

91 

72 

82 

0 

29 

63 

45 

54 

12 

Feb   0Q 

val 
Feb. 

73 

53 

63 

5 

81 

62 

72 

0 

86 

69 

78 

0 

91 

72 

82 

0 

30 

63 

45 

54 

12 

ues 
28 

73 

54 

64 

5 

81 

62 

72 

0 

87 

69 

78 

0 

91 

72 

82 

0 

31 

63 

45 

54 

12 

SSHic  ao 

73 

54 

64 

5 

87 

69 

78 

0 

JULY 

august 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

91 

72 

82 

0 

91 

73 

82 

0 

90 

70 

80 

0 

85 

64 

75 

0 

75 

53 

64 

4 

66 

46 

56 

9 

2 

91 

72 

82 

0 

91 

73 

82 

0 

90 

70 

80 

0 

85 

64 

75 

0 

74 

52 

63 

5 

66 

46 

56 

9 

3 

91 

72 

82 

0 

91 

73 

82 

0 

90 

70 

80 

0 

84 

64 

74 

0 

74 

52 

63 

5 

65 

46 

56 

10 

4 

91 

72 

82 

0 

92 

73 

83 

0 

89 

70 

80 

0 

84 

64 

74 

0 

73 

51 

62 

5 

65 

46 

56 

10 

5 

91 

72 

82 

0 

92 

73 

83 

0 

89 

70 

80 

0 

84 

63 

74 

0 

73 

51 

62 

5 

65 

46 

56 

10 

6 

91 

72 

82 

0 

92 

73 

83 

0 

89 

70 

80 

0 

84 

63 

74 

0 

73 

51 

62 

6 

65 

45 

55 

10 

7 

91 

72 

82 

0 

92 

73 

83 

0 

89 

70 

80 

0 

84 

62 

73 

0 

72 

50 

61 

6 

65 

45 

55 

10 

8 

91 

72 

82 

0 

92 

73 

83 

0 

89 

70 

80 

0 

83 

62 

73 

0 

72 

50 

61 

6 

65 

45 

55 

10 

9 

91 

72 

82 

0 

92 

73 

83 

0 

88 

69 

79 

0 

83 

62 

73 

0 

72 

50 

61 

6 

64 

45 

55 

10 

10 

91 

73 

82 

0 

92 

73 

83 

0 

88 

69 

79 

0 

83 

61 

72 

0 

71 

50 

61 

7 

64 

45 

55 

11 

11 

91 

73 

82 

0 

92 

73 

83 

0 

88 

69 

79 

0 

83 

61 

72 

0 

71 

49 

60 

7 

64 

45 

55 

11 

12 

91 

73 

82 

0 

91 

73 

82 

0 

88 

69 

79 

0 

82 

60 

71 

0 

71 

49 

60 

7 

64 

45 

55 

11 

13 

91 

73 

82 

0 

91 

73 

82 

0 

88 

69 

79 

0 

82 

60 

71 

0 

70 

49 

60 

7 

64 

45 

55 

11 

14 

91 

73 

82 

0 

91 

73 

82 

0 

88 

69 

79 

0 

82 

60 

71 

0 

70 

49 

60 

8 

64 

45 

55 

11 

15 

91 

73 

82 

0 

91 

73 

82 

0 

88 

68 

78 

0 

81 

59 

70 

0 

69 

48 

59 

8 

64 

45 

55 

11 

16 

91 

73 

82 

0 

91 

72 

82 

0 

87 

68 

78 

0 

81 

59 

70 

0 

69 

48 

59 

8 

64 

44 

54 

11 

17 

91 

73 

82 

0 

91 

72 

82 

0 

87 

68 

78 

0 

80 

59 

70 

0 

69 

48 

59 

8 

64 

44 

54 

11 

18 

91 

73 

82 

0 

91 

72 

82 

0 

87 

68 

78 

0 

80 

58 

69 

0 

69 

48 

59 

8 

63 

44 

54 

12 

19 

91 

73 

82 

0 

91 

72 

82 

0 

87 

68 

78 

0 

80 

58 

69 

68 

48 

58 

8 

63 

44 

54 

12 

20 

91 

73 

82 

0 

91 

72 

82 

0 

87 

67 

77 

0 

80 

57 

69 

68 

47 

58 

8 

63 

44 

54 

12 

21 

91 

73 

82 

0 

91 

72 

82 

0 

86 

67 

77 

0 

79 

57 

68 

68 

47 

58 

9 

63 

44 

54 

12 

22 

91 

73 

82 

0 

91 

72 

82 

0 

86 

67 

77 

0 

79 

56 

68 

68 

47 

58 

9 

63 

44 

54 

12 

23 

91 

73 

82 

0 

91 

72 

82 

0 

86 

67 

77 

0 

78 

56 

67 

67 

47 

57 

9 

63 

44 

54 

12 

24 

91 

73 

82 

0 

91 

72 

82 

0 

86 

67 

77 

0 

78 

56 

67 

2 

67 

47 

57 

9 

63 

44 

54 

12 

25 

91 

73 

82 

0 

91 

72 

82 

0 

86 

66 

76 

0 

78 

55 

67 

2 

67 

47 

57 

9 

63 

44 

54 

12 

26 

91 

73 

82 

0 

91 

71 

81 

0 

86 

66 

76 

0 

77 

55 

66 

2 

67 

47 

57 

9 

63 

44 

54 

12 

27 

91 

73 

82 

0 

91 

71 

81 

0 

86 

66 

76 

0 

77 

55 

66 

2 

66 

46 

56 

9 

63 

44 

54 

12 

28 

91 

73 

82 

0 

91 

71 

81 

0 

85 

65 

75 

0 

77 

54 

66 

2 

66 

46 

56 

9 

63 

44 

54 

12 

29 

91 

73 

82 

0 

91 

71 

81 

0 

85 

65 

75 

0 

76 

54 

65 

3 

66 

46 

56 

9 

63 

44 

54 

12 

30 

91 

73 

82 

0 

90 

71 

81 

0 

85 

64 

75 

0 

76 

53 

65 

3 

66 

46 

56 

9 

63 

44 

54 

12 

31 

91 

73 

82 

0 

90 

71 

81 

0 

75 

53 

64 

4 

63 

44 

54 

12 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

SAN  ANGELO,  TEXAS 

Mathis  Field 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

60 

35 

48 

18 

61 

35 

48 

17 

66 

40 

53 

13 

76 

47 

62 

6 

85 

58 

72 

0 

91 

66 

79 

0 

2 

59 

35 

47 

18 

61 

35 

48 

17 

66 

40 

53 

13 

76 

48 

62 

6 

85 

58 

72 

0 

91 

66 

79 

0 

3 

59 

35 

47 

18 

61 

35 

48 

17 

66 

40 

53 

13 

76 

48 

62 

6 

85 

58 

72 

0 

92 

67 

80 

0 

4 

59 

35 

47 

18 

61 

35 

48 

17 

66 

40 

53 

12 

77 

49 

63 

5 

86 

58 

72 

0 

92 

67 

80 

0 

5 

59 

35 

47 

18 

61 

36 

49 

16 

67 

40 

54 

12 

77 

49 

S3 

5 

86 

58 

72 

0 

93 

67 

80 

0 

6 

59 

34 

47 

18 

61 

36 

49 

16 

67 

40 

54 

12 

77 

49 

63 

5 

86 

59 

73 

0 

93 

68 

81 

0 

7 

59 

34 

47 

18 

61 

36 

49 

16 

67 

41 

54 

11 

78 

50 

64 

5 

86 

59 

73 

0 

93 

68 

81 

0 

8 

59 

34 

47 

19 

62 

36 

49 

16 

68 

41 

55 

11 

78 

50 

64 

4 

86 

59 

73 

0 

94 

68 

81 

0 

9 

59 

34 

47 

19 

62 

36 

49 

16 

68 

41 

55 

11 

78 

50 

64 

4 

86 

59 

73 

0 

94 

68 

81 

0 

10 

59 

34 

47 

19 

62 

36 

49 

16 

68 

41 

55 

11 

79 

51 

65 

4 

87 

59 

73 

0 

94 

69 

82 

0 

11 

59 

34 

47 

19 

62 

37 

50 

16 

68 

41 

55 

11 

79 

51 

65 

3 

87 

60 

74 

0 

95 

69 

82 

0 

12 

59 

34 

47 

19 

62 

37 

50 

15 

69 

42 

56 

10 

79 

52 

66 

3 

87 

60 

74 

0 

95 

69 

82 

0 

13 

59 

34 

47 

19 

62 

37 

50 

15 

69 

42 

56 

10 

80 

52 

66 

3 

87 

60 

74 

0 

95 

70 

83 

0 

14 

59 

34 

47 

19 

62 

37 

50 

15 

69 

42 

56 

10 

80 

52 

66 

2 

87 

60 

74 

0 

95 

70 

83 

0 

15 

59 

34 

47 

19 

63 

37 

50 

15 

70 

42 

56 

10 

81 

53 

67 

2 

87 

61 

74 

0 

96 

70 

83 

0 

16 

59 

34 

47 

19 

63 

38 

51 

15 

70 

43 

57 

10 

81 

53 

67 

2 

87 

61 

74 

0 

96 

70 

83 

0 

17 

59 

34 

47 

19 

63 

38 

51 

15 

70 

43 

57 

9 

81 

53 

67 

2 

88 

61 

75 

0 

96 

71 

84 

0 

IB 

59 

34 

47 

19 

63 

38 

51 

14 

71 

43 

57 

9 

82 

54 

68 

88 

61 

75 

0 

96 

71 

84 

0 

19 

59 

34 

47 

18 

63 

38 

51 

14 

71 

43 

57 

9 

82 

54 

68 

88 

62 

75 

0 

97 

71 

84 

0 

20 

59 

34 

47 

18 

63 

38 

51 

14 

71 

43 

57 

9 

82 

54 

68 

88 

62 

75 

0 

97 

71 

84 

0 

21 

60 

34 

47 

18 

64 

38 

51 

14 

72 

44 

58 

9 

83 

55 

69 

88 

62 

75 

0 

97 

71 

84 

0 

22 

60 

34 

47 

18 

64 

39 

52 

14 

72 

44 

58 

8 

83 

55 

69 

88 

62 

75 

0 

97 

71 

84 

0 

23 

60 

34 

47 

18 

64 

39 

52 

14 

72 

44 

58 

8 

83 

55 

69 

0 

89 

63 

76 

0 

97 

71 

84 

0 

24 

60 

34 

47 

18 

64 

39 

52 

14 

73 

45 

59 

8 

83 

56 

70 

0 

89 

63 

76 

0 

98 

71 

85 

0 

25 

60 

34 

47 

18 

65 

39 

52 

13 

73 

45 

59 

8 

84 

56 

70 

0 

89 

63 

76 

0 

98 

71 

85 

0 

26 

60 

34 

47 

18 

65 

39 

52 

13 

74 

45 

60 

7 

84 

56 

70 

0 

89 

64 

77 

0 

98 

71 

85 

0 

27 

60 

34 

47 

18 

65 

39 

52 

13 

74 

45 

60 

7 

84 

56 

70 

0 

89 

64 

77 

0 

98 

71 

85 

0 

28 

60 

35 

48 

18 

65 

40 

53 

13 

74 

46 

60 

7 

84 

57 

71 

0 

90 

64 

77 

0 

98 

71 

85 

0 

29 

60 

35 

48 

18 

Feb.  29 

val 

ues 

75 

46 

61 

7 

85 

57 

71 

0 

90 

65 

78 

0 

98 

71 

85 

0 

30 

60 

35 

48 

17 

same  as 

Feb. 

28 

75 

46 

61 

7 

85 

57 

71 

0 

90 

65 

78 

0 

98 

71 

85 

0 

31 

60 

35 

48 

17 

75 

47 

61 

6 

91 

65 

78 

0 

JULV 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

98 

71 

85 

0 

98 

72 

85 

0 

96 

69 

83 

0 

87 

60 

74 

0 

75 

49 

62 

5 

64 

38 

51 

14 

2 

98 

71 

85 

0 

98 

72 

85 

0 

96 

69 

83 

0 

87 

60 

74 

0 

75 

49 

62 

5 

63 

38 

51 

14 

3 

98 

71 

85 

0 

98 

72 

85 

0 

95 

69 

82 

0 

87 

60 

74 

0 

74 

48 

61 

5 

63 

38 

51 

14 

4 

98 

71 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

95 

69 

82 

0 

86 

59 

73 

74 

48 

61 

5 

63 

37 

50 

15 

5 

98 

71 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

95 

68 

82 

0 

86 

59 

73 

73 

47 

60 

6 

63 

37 

50 

15 

6 

98 

71 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

94 

68 

81 

0 

86 

59 

73 

73 

47 

60 

6 

62 

37 

50 

15 

7 

98 

71 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

94 

68 

81 

0 

85 

58 

72 

72 

46 

59 

7 

62 

37 

50 

15 

8 

98 

71 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

94 

68 

81 

0 

85 

58 

72 

72 

46 

59 

7 

62 

37 

50 

15 

9 

98 

71 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

93 

67 

80 

0 

85 

58 

72 

71 

45 

58 

8 

62 

37 

50 

15 

10 

98 

72 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

93 

67 

80 

0 

85 

58 

72 

71 

45 

58 

8 

62 

37 

50 

16 

11 

98 

72 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

93 

67 

80 

0 

84 

57 

71 

70 

44 

57 

8 

62 

37 

50 

16 

12 

98 

72 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

92 

66 

79 

0 

84 

57 

71 

70 

44 

57 

8 

61 

36 

49 

16 

13 

98 

72 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

92 

66 

79 

0 

84 

57 

71 

69 

43 

56 

9 

61 

36 

49 

16 

14 

98 

72 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

92 

66 

79 

0 

83 

56 

70 

2 

69 

43 

.56 

9 

61 

36 

49 

16 

15 

98 

72 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

91 

65 

78 

0 

83 

56 

70 

2 

68 

43 

56 

10 

61 

36 

49 

16 

16 

98 

72 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

91 

65 

78 

0 

83 

55 

69 

2 

68 

42 

55 

10 

61 

36 

49 

17 

17 

98 

72 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

91 

65 

78 

0 

82 

55 

69 

2 

67 

42 

55 

10 

61 

36 

49 

17 

18 

98 

72 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

91 

64 

78 

0 

82 

55 

69 

2 

67 

42 

55 

11 

61 

36 

49 

17 

19 

98 

72 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

90 

64 

77 

0 

81 

54 

68 

2 

67 

41 

54 

11 

61 

36 

49 

17 

20 

98 

72 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

90 

64 

77 

0 

81 

54 

68 

2 

66 

41 

54 

11 

61 

36 

49 

17 

21 

98 

72 

85 

0 

99 

72 

86 

0 

90 

63 

77 

0 

81 

54 

68 

3 

66 

40 

53 

12 

60 

36 

48 

17 

22 

98 

72 

85 

0 

98 

71 

85 

0 

89 

63 

76 

0 

80 

53 

67 

3 

66 

40 

53 

12 

60 

36 

48 

17 

23 

98 

72 

85 

0 

98 

71 

85 

0 

89 

63 

76 

0 

80 

53 

67 

3 

65 

40 

53 

13 

60 

36 

48 

17 

24 

98 

72 

85 

0 

98 

71 

85 

0 

89 

62 

76 

0 

80 

53 

67 

3 

65 

40 

53 

13 

60 

35 

48 

17 

25 

98 

72 

85 

0 

98 

71 

85 

0 

89 

62 

76 

0 

79 

52 

66 

3 

65 

39 

52 

13 

60 

35 

48 

17 

26 

98 

72 

85 

0 

98 

71 

85 

0 

88 

62 

75 

0 

79 

52 

66 

4 

65 

39 

52 

13 

60 

35 

48 

17 

27 

98 

72 

85 

0 

98 

71 

85 

0 

88 

62 

75 

0 

78 

51 

65 

4 

64 

39 

52 

14 

60 

35 

48 

18 

28 

98 

72 

85 

0 

97 

70 

84 

0 

88 

61 

75 

0 

78 

51 

65 

4 

64 

39 

52 

14 

60 

35 

48 

18 

29 

98 

72 

85 

0 

97 

70 

84 

0 

88 

61 

75 

0 

77 

50 

64 

4 

64 

38 

51 

14 

60 

35 

48 

18 

30 

98 

72 

85 

0 

97 

70 

84 

0 

87 

61 

74 

0 

76 

50 

63 

5 

64 

38 

51 

14 

60 

35 

48 

18 

31 

98 

72 

85 

0 

97 

70 

84 

0 

76 

49 

63 

5 

60 

35 

48 

18 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

SAN  ANTONIO,  TEXAS 

International  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

D£G 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

64 

41 

53 

13 

63 

43 

53 

13 

70 

47 

59 

8 

76 

53 

65 

4 

82 

62 

72 

0 

89 

70 

80 

0 

2 

63 

41 

52 

13 

63 

43 

53 

12 

70 

47 

59 

8 

76 

53 

65 

3 

82 

62 

72 

0 

89 

70 

80 

0 

3 

63 

41 

52 

14 

64 

43 

54 

12 

70 

47 

59 

8 

76 

54 

65 

3 

82 

62 

72 

0 

89 

70 

80 

0 

4 

63 

41 

52 

14 

64 

43 

54 

12 

70 

47 

59 

8 

76 

54 

65 

3 

83 

62 

73 

0 

90 

71 

81 

0 

5 

63 

41 

52 

14 

64 

43 

54 

12 

70 

48 

59 

8 

76 

54 

65 

3 

83 

63 

73 

0 

90 

71 

81 

0 

6 

63 

41 

52 

14 

64 

43 

54 

12 

70 

48 

59 

7 

76 

55 

66 

3 

83 

63 

73 

0 

90 

71 

81 

0 

7 

62 

♦  1 

52 

14 

64 

43 

54 

11 

71 

48 

60 

7 

77 

55 

66 

2 

83 

63 

73 

0 

90 

71 

81 

0 

8 

62 

41 

52 

14 

65 

44 

55 

11 

71 

48 

60 

7 

77 

55 

66 

2 

83 

64 

74 

0 

91 

71 

81 

0 

9 

62 

41 

52 

14 

65 

44 

55 

11 

71 

48 

60 

7 

77 

56 

67 

2 

84 

64 

74 

0 

91 

72 

82 

0 

10 

62 

41 

52 

14 

65 

44 

55 

11 

71 

48 

60 

7 

78 

56 

67 

2 

84 

64 

74 

0 

91 

72 

82 

0 

11 

62 

41 

52 

14 

65 

44 

55 

11 

72 

49 

61 

7 

78 

56 

67 

2 

84 

64 

74 

0 

91 

72 

82 

0 

12 

62 

41 

52 

14 

65 

44 

55 

11 

72 

49 

61 

7 

78 

57 

68 

2 

84 

65 

75 

0 

91 

72 

82 

0 

13 

62 

41 

52 

14 

66 

44 

55 

10 

72 

49 

61 

7 

78 

57 

68 

84 

65 

75 

0 

92 

72 

82 

0 

14 

62 

41 

52 

14 

66 

45 

56 

10 

72 

49 

6] 

7 

78 

57 

68 

85 

65 

75 

0 

92 

73 

83 

0 

15 

62 

42 

52 

14 

66 

45 

56 

10 

72 

49 

61 

6 

79 

58 

69 

85 

65 

75 

0 

92 

73 

83 

0 

16 

62 

42 

52 

14 

66 

45 

56 

10 

72 

49 

61 

6 

79 

58 

69 

85 

65 

75 

0 

92 

73 

83 

0 

17 

62 

42 

52 

14 

67 

45 

56 

10 

72 

50 

61 

6 

79 

58 

69 

85 

65 

75 

0 

92 

73 

83 

0 

18 

62 

42 

52 

14 

67 

45 

56 

10 

73 

50 

62 

6 

80 

59 

70 

85 

66 

76 

0 

92 

73 

83 

0 

19 

62 

42 

52 

14 

67 

45 

56 

9 

73 

50 

62 

6 

80 

59 

70 

86 

66 

76 

0 

92 

73 

83 

0 

20 

62 

42 

52 

14 

67 

45 

56 

9 

73 

50 

62 

6 

80 

59 

70 

86 

66 

76 

0 

92 

73 

83 

0 

21 

62 

42 

52 

14 

68 

46 

57 

9 

73 

50 

62 

6 

80 

59 

70 

0 

86 

67 

77 

0 

93 

73 

83 

0 

22 

62 

42 

52 

14 

68 

46 

57 

9 

73 

51 

62 

6 

80 

60 

70 

0 

86 

67 

77 

0 

93 

73 

83 

0 

23 

62 

42 

52 

14 

68 

46 

57 

9 

74 

51 

63 

6 

80 

60 

70 

0 

87 

67 

77 

0 

93 

73 

83 

0 

24 

62 

42 

52 

14 

68 

46 

57 

9 

74 

51 

63 

5 

81 

60 

71 

0 

87 

67 

77 

0 

93 

73 

83 

0 

25 

62 

42 

52 

14 

69 

46 

58 

9 

74 

51 

63 

5 

81 

60 

71 

0 

87 

67 

77 

0 

93 

73 

83 

0 

26 

62 

42 

52 

14 

69 

47 

58 

8 

74 

51 

63 

5 

81 

61 

71 

0 

87 

68 

78 

0 

93 

73 

83 

0 

27 

62 

42 

52 

14 

69 

47 

58 

8 

74 

52 

63 

5 

81 

61 

71 

0 

88 

68 

78 

0 

93 

73 

83 

0 

28 

62 

42 

52 

13 

69 

47 

58 

8 

75 

52 

64 

5 

82 

61 

72 

0 

88 

68 

78 

0 

93 

73 

83 

0 

29 

63 

43 

53 

13 

Feb 

.  ?9 

val 

ues 

75 

52 

64 

5 

82 

61 

72 

0 

88 

69 

79 

0 

93 

73 

83 

0 

30 

63 

43 

53 

13 

same  as 

Feb. 

28 

75 

53 

64 

4 

82 

62 

72 

0 

89 

69 

79 

0 

93 

73 

83 

0 

31 

63 

43 

53 

13 

75 

53 

64 

4 

89 

69 

79 

0 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

93 

73 

83 

0 

95 

74 

85 

0 

92 

71 

82 

0 

85 

65 

75 

0 

76 

54 

65 

3 

67 

44 

56 

10 

2 

93 

73 

83 

0 

95 

74 

85 

0 

91 

71 

81 

0 

85 

65 

75 

0 

75 

53 

64 

4 

67 

44 

56 

10 

3 

93 

73 

83 

0 

95 

74 

85 

0 

91 

71 

81 

0 

85 

64 

75 

0 

75 

53 

64 

4 

67 

44 

56 

10 

4 

93 

74 

84 

0 

95 

74 

85 

0 

91 

71 

81 

0 

85 

64 

75 

0 

74 

52 

63 

4 

67 

43 

55 

10 

5 

93 

74 

84 

0 

95 

74 

85 

0 

91 

71 

81 

0 

85 

63 

74 

0 

74 

52 

63 

4 

67 

43 

55 

11 

6 

93 

74 

84 

0 

95 

74 

85 

0 

90 

71 

81 

0 

85 

63 

74 

0 

73 

51 

62 

5 

66 

43 

55 

11 

7 

93 

74 

84 

0 

95 

74 

85 

0 

90 

71 

81 

0 

85 

63 

74 

0 

73 

51 

62 

5 

66 

43 

55 

11 

8 

94 

74 

84 

0 

95 

74 

85 

0 

90 

71 

81 

0 

84 

62 

73 

0 

72 

51 

62 

5 

66 

43 

55 

11 

9 

94 

74 

84 

0 

95 

74 

85 

0 

90 

70 

80 

0 

84 

62 

73 

0 

72 

51 

62 

6 

66 

42 

54 

11 

10 

94 

74 

84 

0 

95 

74 

85 

0 

90 

70 

80 

0 

84 

62 

73 

0 

72 

50 

61 

6 

66 

42 

54 

11 

11 

94 

74 

84 

0 

95 

74 

85 

0 

89 

70 

80 

0 

84 

61 

73 

0 

71 

50 

61 

6 

66 

42 

54 

11 

12 

94 

74 

84 

0 

95 

74 

85 

0 

89 

70 

80 

0 

83 

61 

72 

0 

71 

50 

61 

6 

66 

42 

54 

11 

13 

94 

74 

84 

0 

95 

74 

85 

0 

89 

69 

79 

0 

83 

61 

72 

0 

71 

49 

60 

6 

66 

42 

54 

11 

14 

94 

74 

84 

0 

95 

74 

85 

0 

89 

69 

79 

0 

82 

61 

72 

0 

70 

49 

60 

7 

66 

42 

54 

12 

15 

94 

74 

84 

0 

95 

74 

85 

0 

89 

69 

79 

0 

82 

60 

71 

70 

48 

59 

7 

66 

42 

54 

12 

16 

94 

74 

84 

0 

95 

74 

85 

0 

88 

69 

79 

0 

82 

60 

71 

70 

48 

59 

7 

65 

42 

54 

12 

17 

94 

74 

84 

0 

94 

74 

84 

0 

88 

69 

79 

0 

82 

59 

71 

70 

48 

59 

7 

65 

42 

54 

12 

18 

94 

74 

84 

0 

94 

73 

84 

0 

88 

68 

78 

0 

81 

59 

70 

69 

48 

59 

7 

65 

42 

54 

12 

19 

94 

74 

84 

0 

94 

73 

84 

0 

88 

68 

78 

0 

81 

59 

70 

69 

47 

58 

8 

65 

42 

54 

12 

20 

94 

74 

84 

0 

94 

73 

84 

0 

88 

68 

78 

0 

81 

58 

70 

69 

47 

58 

8 

65 

41 

53 

12 

21 

94 

74 

84 

0 

94 

73 

84 

0 

87 

68 

78 

0 

80 

58 

69 

68 

47 

58 

8 

65 

41 

53 

12 

22 

94 

74 

84 

0 

94 

73 

84 

0 

87 

67 

77 

0 

80 

57 

69 

2 

68 

46 

57 

8 

65 

41 

53 

12 

23 

94 

74 

84 

0 

94 

73 

84 

0 

87 

67 

77 

0 

79 

57 

68 

2 

68 

46 

57 

8 

65 

41 

53 

12 

24 

94 

74 

84 

0 

93 

73 

83 

0 

87 

67 

77 

0 

79 

57 

68 

2 

68 

46 

57 

8 

65 

41 

53 

13 

25 

95 

74 

85 

0 

93 

73 

83 

0 

87 

67 

77 

0 

79 

56 

68 

2 

68 

46 

57 

9 

64 

41 

53 

13 

26 

95 

74 

85 

0 

93 

73 

83 

0 

86 

66 

76 

0 

78 

56 

67 

2 

67 

45 

56 

9 

64 

41 

53 

13 

27 

95 

74 

85 

0 

93 

72 

83 

0 

86 

66 

76 

0 

78 

56 

67 

2 

67 

45 

56 

9 

64 

41 

53 

13 

28 

95 

74 

85 

0 

93 

72 

83 

0 

86 

65 

76 

0 

77 

55 

66 

3 

67 

45 

56 

10 

64 

41 

53 

13 

29 

95 

74 

85 

0 

92 

72 

82 

0 

86 

65 

76 

0 

77 

55 

66 

3 

67 

44 

56 

10 

64 

41 

93 

13 

30 

95 

74 

85 

0 

92 

72 

82 

0 

86 

65 

76 

0 

76 

54 

65 

3 

67 

44 

56 

10 

64 

41 

53 

13 

31 

95 

74 

85 

0 

92 

72 

82 

0 

76 

54 

65 

3 

64 

41 

53 

13 

-    285 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

VICTORIA,  TEXAS 

County  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

65 

46 

56 

66 

47 

57 

10 

70 

51 

61 

7 

76 

57 

67 

2 

83 

65 

74 

0 

87 

71 

79 

0 

2 

65 

46 

56 

66 

47 

57 

10 

70 

51 

61 

7 

76 

58 

67 

2 

83 

65 

74 

0 

87 

71 

79 

0 

3 

65 

46 

56 

66 

47 

57 

10 

70 

51 

61 

7 

76 

58 

67 

2 

83 

65 

74 

0 

87 

71 

79 

0 

4 

65 

46 

56   ■ 

66 

47 

57 

10 

71 

51 

61 

6 

76 

58 

67 

2 

83 

66 

75 

0 

87 

72 

80 

0 

5 

65 

46 

56   : 

66 

47 

57 

9 

71 

52 

62 

6 

76 

58 

67 

2 

83 

66 

75 

0 

87 

72 

80 

0 

6 

65 

46 

56   : 

66 

47 

57 

9 

71 

52 

62 

6 

76 

59 

68 

2 

83 

66 

75 

0 

88 

72 

80 

0 

7 

65 

46 

56   ' 

66 

47 

57 

9 

71 

52 

62 

6 

77 

59 

68 

2 

84 

66 

75 

0 

88 

72 

80 

0 

8 

65 

46 

56 

66 

48 

57 

9 

71 

52 

62 

6 

77 

59 

68 

84 

66 

75 

0 

88 

73 

81 

0 

9 

65 

46 

56   : 

67 

48 

58 

9 

72 

52 

62 

6 

77 

59 

68 

84 

66 

75 

0 

88 

73 

81 

0 

10 

64 

46 

55   ] 

67 

48 

58 

9 

72 

52 

62 

6 

77 

60 

69 

84 

67 

76 

0 

88 

73 

81 

0 

11 

64 

46 

55  : 

12 

67 

48 

58 

9 

72 

53 

63 

5 

78 

60 

69 

84 

67 

76 

0 

89 

73 

81 

0 

12 

64 

46 

55   ] 

.2 

67 

48 

58 

9 

72 

53 

63 

5 

78 

60 

69 

84 

67 

76 

0 

89 

73 

81 

0 

13 

64 

46 

55   ] 

L2 

67 

48 

58 

8 

72 

53 

63 

5 

78 

61 

70 

84 

67 

76 

0 

89 

73 

81 

0 

14 

64 

46 

55   ] 

2 

67 

48 

58 

8 

72 

53 

63 

5 

78 

61 

70 

84 

67 

76 

0 

89 

74 

82 

0 

15 

64 

46 

5  5   ] 

2 

67 

49 

58 

8 

73 

53 

63 

5 

79 

61 

70 

0 

85 

68 

77 

0 

89 

74 

82 

0 

16 

64 

46 

55  : 

2 

67 

49 

58 

8 

73 

53 

63 

5 

79 

61 

70 

0 

85 

68 

77 

0 

90 

74 

82 

0 

17 

64 

46 

55   ] 

68 

49 

59 

8 

73 

54 

64 

5 

79 

62 

71 

0 

85 

68 

77 

0 

90 

74 

82 

0 

18 

64 

46 

55   ] 

68 

49 

59 

8 

73 

54 

64 

5 

79 

62 

71 

0 

85 

68 

77 

0 

90 

74 

82 

0 

19 

65 

46 

56  : 

68 

49 

59 

7 

74 

54 

64 

5 

80 

62 

71 

0 

85 

68 

77 

0 

90 

74 

82 

0 

20 

65 

46 

56   ] 

68 

49 

59 

7 

74 

54 

64 

4 

80 

62 

71 

0 

85 

69 

77 

0 

90 

74 

82 

0 

21 

65 

46 

56  ; 

68 

50 

59 

7 

74 

55 

65 

4 

80 

63 

72 

0 

85 

69 

77 

0 

90 

74 

82 

0 

22 

65 

46 

56   ] 

69 

50 

60 

7 

74 

55 

65 

4 

80 

63 

72 

0 

85 

69 

77 

0 

90 

74 

82 

0 

23 

65 

46 

56   ] 

69 

50 

60 

7 

74 

55 

65 

4 

81 

63 

72 

0 

85 

69 

77 

0 

91 

74 

83 

0 

24 

65 

46 

56   ] 

69 

50 

60 

7 

74 

55 

65 

4 

81 

64 

73 

0 

86 

69 

78 

0 

91 

74 

83 

0 

25 

65 

46 

56   ! 

69 

50 

60 

7 

75 

55 

65 

4 

81 

64 

73 

0 

86 

69 

78 

0 

91 

74 

83 

0 

26 

65 

46 

56   ] 

69 

50 

60 

7 

75 

56 

66 

4 

81 

64 

73 

0 

86 

70 

78 

0 

91 

74 

83 

0 

27 

65 

46 

56   ] 

69 

50 

60 

7 

75 

56 

66 

4 

82 

64 

73 

0 

86 

70 

78 

0 

91 

74 

83 

0 

28 

65 

46 

56   ] 

70 

51 

61 

7 

75 

56 

66 

3 

82 

64 

73 

0 

86 

70 

78 

0 

91 

74 

83 

0 

29 

66 

46 

56   ] 

0 

Feb.  29 
same  as 

val 
Feb. 

75 

56 

66 

3 

82 

65 

74 

0 

86 

70 

78 

0 

91 

74 

83 

0 

30 
31 

66 
66 

46 
46 

56   ] 
56   ] 

0 
0 

ues 
28 

75 
75 

57 
57 

66 
66 

3 
3 

82 

65 

74 

0 

86 
87 

70 
71 

78 
79 

0 
0 

91 

74 

83 

0 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE  D 

EG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG  D 

*Y 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

91 

74 

83 

0 

93 

75 

84 

0 

90 

73 

82 

0 

85 

67 

76 

0 

78 

56 

67 

2 

69 

49 

59 

7 

2 

91 

74 

83 

0 

93 

75 

84 

0 

90 

73 

82 

0 

85 

67 

76 

0 

77 

56 

67 

2 

68 

49 

59 

7 

3 

91 

74 

83 

0 

93 

75 

84 

0 

90 

73 

82 

0 

85 

67 

76 

0 

77 

56 

67 

2 

68 

49 

59 

7 

4 

91 

74 

83 

0 

93 

75 

84 

0 

90 

73 

82 

0 

85 

66 

76 

0 

76 

55 

66 

3 

68 

49 

59 

7 

5 

91 

74 

83 

0 

93 

75 

84 

0 

90 

73 

82 

0 

85 

66 

76 

0 

76 

55 

66 

3 

68 

49 

59 

8 

6 

91 

74 

83 

0 

93 

75 

84 

0 

89 

72 

81 

0 

85 

66 

76 

0 

75 

55 

65 

3 

68 

48 

58 

8 

7 

91 

74 

83 

0 

93 

75 

84 

0 

89 

72 

81 

0 

85 

65 

75 

0 

75 

54 

65 

4 

68 

48 

58 

8 

8 

91 

74 

83 

0 

93 

75 

84 

0 

89 

72 

81 

0 

85 

65 

75 

0 

75 

54 

65 

4 

68 

48 

58 
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16 

48 

18 

33 

31 

40 

15 

28 

38 

22 

93 

56 

75 

0 

89 

53 

71 

0 

79 

43 

61 

5 

64 

32 

48 

16 

48 

18 

33 

32 

40 

15 

28 

38 

23 

93 

56 

75 

0 

89 

53 

71 

0 

79 

42 

61 

5 

63 

32 

48 

17 

48 

18 

33 

32 

40 

15 

28 

38 

24 

93 

56 

75 

0 

89 

53 

71 

0 

78 

42 

60 

5 

63 

31 

47 

18 

47 

18 

33 

32 

40 

14 

27 

38 

25 

93 

57 

75 

0 

88 

53 

71 

0 

78 

41 

60 

6 

62 

31 

47 

18 

47 

17 

32 

33 

39 

14 

27 

38 

26 

93 

57 

75 

0 

88 

52 

70 

0 

77 

41 

59 

6 

62 

30 

46 

19 

47 

17 

32 

33 

39 

14 

27 

39 

27 

93 

57 

75 

0 

88 

52 

70 

0 

77 

41 

59 

6 

61 

30 

46 

19 

47 

17 

32 

33 

39 

14 

27 

39 

28 

93 

57 

75 

0 

87 

52 

70 

0 

77 

40 

59 

7 

61 

29 

45 

20 

46 

17 

32 

34 

39 

14 

27 

39 

29 

93 

57 

75 

0 

87 

51 

69 

0 

76 

40 

58 

7 

60 

29 

45 

21 

46 

17 

32 

34 

39 

14 

27 

39 

30 

93 

56 

75 

0 

87 

51 

69 

0 

76 

40 

58 

7 

59 

28 

44 

22 

46 

17 

32 

34 

39 

14 

27 

39 

31 

93 

56 

75 

0 

86 

51 

69 

0 

59 

28 

44 

22 

38 

14 

26 

39 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

SALT  LAKE  CITY,  UTAH 

Municipal  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MTN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

^IN 

AVG  DAY 

1 

38 

21 

30 

35 

38 

21 

30 

36 

47 

27 

37 

28 

56 

33 

45 

21 

69 

42 

56 

10 

76 

48 

62   5 

2 

38 

21 

30 

36 

38 

21 

30 

35 

47 

28 

38 

28 

56 

33 

45 

20 

69 

43 

56 

10 

76 

48 

62   5 

3 

38 

21 

30 

36 

38 

21 

30 

35 

48 

28 

38 

27 

57 

33 

45 

20 

69 

43 

56 

10 

77 

48 

63   5 

4 

38 

21 

30 

36 

39 

21 

30 

35 

48 

28 

38 

27 

57 

34 

46 

19 

69 

43 

56 

10 

77 

48 

63   5 

5 

37 

21 

29 

36 

39 

21 

30 

35 

48 

28 

38 

27 

58 

34 

46 

19 

69 

43 

56 

9 

77 

48 

63   5 

6 

37 

21 

29 

36 

39 

22 

31 

34 

48 

28 

38 

27 

58 

34 

46 

19 

70 

43 

57 

9 

78 

49 

64   4 

7 

37 

20 

29 

37 

39 

22 

31 

34 

49 

29 

39 

26 

59 

3< 

47 

18 

70 

43 

57 

9 

78 

49 

64   4 

8 

37 

20 

29 

37 

40 

22 

31 

34 

49 

29 

39 

26 

59 

35 

47 

18 

70 

44 

57 

9 

78 

49 

64   4 

9 

37 

20 

29 

37 

40 

22 

31 

34 

49 

29 

39 

26 

60 

35 

48 

18 

70 

44 

57 

9 

79 

50 

65   4 

10 

37 

20 

29 

37 

40 

23 

32 

33 

49 

29 

39 

26 

60 

35 

48 

17 

71 

44 

58 

9 

79 

50 

65   4 

11 

37 

20 

29 

37 

41 

23 

32 

33 

50 

29 

40 

25 

61 

36 

49 

17 

71 

44 

58 

9 

80 

50 

65   4 

12 

36 

20 

28 

37 

41 

23 

32 

33 

50 

29 

40 

25 

61 

36 

49 

16 

71 

44 

58 

9 

80 

51 

66   4 

13 

36 

19 

28 

37 

41 

23 

32 

33 

50 

29 

40 

25 

61 

37 

49 

16 

71 

44 

58 

9 

80 

51 

66   4 

14 

36 

19 

28 

37 

42 

24 

33 

32 

50 

29 

40 

25 

62 

37 

50 

16 

71 

44 

58 

8 

81 

51 

66   3 

15 

36 

19 

28 

37 

42 

24 

33 

32 

51 

30 

41 

25 

62 

37 

50 

15 

72 

45 

59 

8 

81 

52 

67   3 

16 

36 

19 

28 

37 

42 

24 

33 

32 

51 

30 

41 

25 

63 

38 

51 

15 

72 

45 

59 

8 

82 

52 

67   3 

17 

36 

19 

28 

37 

43 

25 

34 

31 

51 

30 

41 

25 

63 

38 

51 

14 

72 

45 

59 

8 

82 

52 

67   3 

18 

36 

19 

28 

37 

43 

25 

34 

31 

51 

30 

41 

25 

64 

38 

51 

14 

72 

45 

59 

8 

83 

53 

68   2 

19 

36 

18 

27 

38 

43 

25 

34 

31 

52 

30 

41 

24 

64 

39 

52 

14 

73 

45 

59 

8 

83 

53 

68   2 

20 

36 

18 

27 

38 

44 

25 

35 

30 

52 

30 

41 

24 

64 

39 

52 

13 

73 

45 

59 

8 

84 

54 

69   2 

21 

36 

18 

27 

38 

44 

26 

35 

30 

52 

30 

41 

24 

65 

39 

52 

13 

73 

45 

59 

7 

84 

54 

69   2 

22 

36 

18 

27 

38 

44 

26 

35 

30 

52 

31 

42 

23 

65 

40 

53 

12 

73 

46 

60 

7 

84 

54 

69   2 

23 

36 

19 

28 

37 

45 

26 

36 

29 

53 

31 

42 

23 

66 

40 

53 

12 

74 

46 

60 

7 

85 

55 

70   2 

24 

37 

19 

28 

37 

45 

26 

36 

29 

53 

31 

42 

23 

66 

40 

53 

12 

74 

46 

60 

7 

85 

55 

70   2 

25 

37 

19 

28 

37 

46 

27 

37 

29 

53 

31 

42 

23 

67 

41 

54 

11 

74 

46 

60 

7 

86 

55 

71   1 

26 

37 

19 

28 

37 

46 

27 

37 

29 

54 

31 

43 

22 

67 

41 

54 

11 

74 

46 

60 

6 

86 

56 

71   1 

27 

37 

19 

28 

37 

46 

27 

37 

29 

54 

32 

43 

22 

67 

41 

54 

11 

75 

47 

61 

6 

87 

56 
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28 

37 

19 

28 

37 

47 

27 
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61 

6 

87 
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29 
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20 
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36 

Feb.  29 
same  as 

va] 
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55 

32 

44 

22 

68 

42 

55 

11 

75 

47 

61 

6 

88 

57 

73   0 

30 

37 

20 

29 

36 

28 

55 

32 

44 

22 

68 

42 

55 
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76 

47 

62 

6 

88 

57 

73   0 

31 

38 

20 
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56 

32 
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21 
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47 
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JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 
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DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

89 

58 

74 

0 

93 

62 

78 

0 

85 

55 

70 

0 

74 

44 

59 

7 

56 

33 

45 

21 

42 

24 

33  32 

2 

89 

58 

74 

0 

93 

62 

78 

0 

85 

55 

70 

0 

74 

44 

59 

7 

56 

32 

44 

21 

42 

24 

33  32 

3 

89 

58 

74 

0 

92 

62 

77 
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85 

54 

70 
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73 

43 

58 
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55 

32 

44 

22 

42 

24 

33  32 
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90 

59 

75 

0 

92 

61 

77 
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85 

54 

70 
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73 

43 

58 

7 

54 

32 

43 

22 

42 

24 
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5 

90 
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92 

61 

77 

0 

84 

53 

69 

72 

43 

58 

8 

54 

31 

43 

23 

42 

24 

33  32 

6 

90 

59 

75 
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92 

61 

77 

0 

84 

53 

69 

72 

42 

57 

8 

53 

31 

42 

23 

41 

24 

33  32 

7 

91 

59 

75 

0 

92 

61 

77 

0 

84 

53 

69 

71 

42 

57 

9 

52 

30 

41 

24 

41 

24 

33  32 

8 

91 

60 

76 

0 

92 

61 

77 

0 

83 

52 

68 

71 

42 

57 

9 

52 

30 

41 

24 

41 

24 

33  32 

9 

91 

60 

76 

0 

92 

61 

77 

0 

83 

52 

68 

70 

42 

56 

9 

51 

30 

41 

24 

41 

24 

33  33 

10 

92 

60 

76 

0 

92 

61 

77 

0 

82 

52 

67 

70 

41 

56 

9 

51 

29 

40 

25 

41 

24 

33  33 

11 

92 

60 

76 
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91 

60 

76 
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82 

51 

67 

69 

41 
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10 
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29 
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25 

41 
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12 

92 
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92 
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12 

49 
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39 
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23 
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15 

92 

61 

77 

0 

90 

60 

75 

0 

81 

50 

66 

2 

67 

40 

54 

12 

48 

28 

38 

27 

40 

23 

32  33 

16 

93 

61 

77 

0 

90 

60 

75 

0 

80 

49 

65 

2 

66 

39 

53 

13 

48 

27 

38 

27 

40 

23 

32  34 

17 

93 

61 

77 

0 

90 

59 

75 

0 

80 

49 

65 

2 

66 

39 

53 

13 

47 

27 

37 

28 

40 

23 

32  34 

18 

93 

61 

77 

0 

90 

59 

75 

0 

80 

49 

65 

2 

65 

39 

52 

13 

47 

27 

37 

28 

40 

23 

32  34 

19 

93 

61 

77 

0 

89 

59 

74 

0 

79 

48 

64 

3 

65 

38 

52 

13 

46 

26 

36 

28 

40 

23 

32  34 

20 

93 

61 

77 

0 

89 

59 

74 

0 

79 

48 

64 

3 

64 

38 

51 

14 

46 

26 

36 

29 

39 

23 

31  34 

21 

93 

61 

77 

0 

89 

58 

74 
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78 

47 

63 
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64 

38 

51 

14 

45 

26 

36 

29 

39 

23 
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93 

61 
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89 

58 

74 
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47 

63 
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37 

50 

15 

45 
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36 

30 

39 

23 
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93 

61 

77 
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88 

58 

73 
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78 

47 

63 

4 

62 

37 

50 

16 

45 

26 

36 

30 

39 

23 

31  34 

24 

94 

62 

78 

0 

88 

58 

73 

0 

77 

46 

62 

4 

62 

37 

50 

16 

45 

25 

35 

30 

39 

23 

31  34 

25 

94 

62 

78 

0 

88 

57 

73 

0 

77 

46 

62 

4 

61 

36 

49 

17 

44 

25 

35 

30 

39 

22 

31  34 

26 

94 

62 

78 

0 

87 

57 

72 

0 

76 

46 

61 

5 

61 

36 

49 

17 

44 

25 

35 

31 

39 

22 

31  34 

27 

94 

62 

78 

0 

87 

57 

72 

0 

76 

45 

61 

5 

60 

35 

48 

17 

44 

25 

35 

31 

38 

22 
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28 

93 

62 
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0 

87 

56 

72 

0 

75 

45 

60 

6 

59 

35 
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18 
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34 

31 

38 

22 

30  35 

29 

93 

62 

78 

0 

86 

56 

71 

0 

75 

45 

60 

6 

59 

35 

47 

18 

43 

25 

34 

31 

38 

22 
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30 

93 
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78 

0 

86 

56 

71 

0 
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44 
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7 
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34 

46 

19 

43 

24 

34 

31 

38 

22 

30  35 

31 

93 

62 

78 

0 

86 

55 

71 

0 

57 

34 

46 

20 

38 

22 

30  35 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  -  1960  Data 

WENDOVER,  UTAH 


1 

JSAF  A 

uxil 

iary 

Field 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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AVG  DAY 
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36 

19 

28 

37 

37 

20 

29 

37 

47 

28 

38 

28 

56 

35 

46 

20 

69 

47 

58 

8 

76 

53 

65   4 

2 

36 

19 

28 

37 

37 

20 

29 

37 

48 

28 

38 

27 

57 

36 

47 

19 

69 

47 

58 

8 

77 

54 

66   3 

3 

36 

19 

28 

37 

38 

20 

29 

36 

48 

29 

39 

27 

57 

36 

47 

19 

70 

47 

59 

8 

77 

54 

66   3 

4 

36 

19 

28 

37 

38 

21 

30 

36 

48 

29 

39 

27 

57 

36 

47 

18 

70 

47 

59 

8 

77 

54 

66   3 

5 

36 

19 

28 

38 

38 

21 

30 

36 

49 

29 

39 

26 

58 

37 

48 

18 

70 

48 

59 

7 

77 

54 

66   3 

6 

36 

18 

27 

38 

39 

21 

30 

35 

49 

29 

39 

26 

58 

37 

48 

18 

71 

48 

60 

7 

78 

55 

67   3 

7 

36 

18 

27 

38 

39 

21 

30 

35 

49 

30 

40 

26 

58 

37 

48 

17 

71 

48 

60 

7 

78 

55 

67   3 

8 

36 

18 

27 

38 

39 

22 

31 

34 

50 

30 

40 

25 

59 

38 

49 

17 

71 

48 

60 

7 

78 

55 

67   3 

9 

36 

18 

27 

38 

40 

22 

31 

34 

50 

30 

40 

25 

59 

38 

49 

16 

71 

49 

60 

6 

79 

56 

68   2 

10 

36 

18 

27 

38 

40 

22 

31 

34 

50 

30 

40 

25 

60 

39 

50 

16 

72 

49 

61 

6 

79 

56 

68   2 

11 

36 

18 

27 

38 

40 

23 

32 

33 

50 

30 

40 

25 

60 

39 

50 

15 

72 

49 

61 

6 

80 

56 
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12 

36 

18 

27 

38 

41 

23 

32 

33 

51 

31 

41 

24 

61 

39 

50 

15 
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49 
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6 

80 

57 

69   2 

13 

36 

18 
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24 

33 
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51 
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24 

62 

41 

52 

13 
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50 
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81 
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16 
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17 
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24 

33 

32 

52 
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41 

52 

13 
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50 
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25 

34 
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82 

58 
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26 
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34 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  -  1960  Data 

NORFOLK,  VIRGINIA 

Municipal  Airport 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

RICHMOND,  VIRGINIA 

Byrd  Field 
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56 

9 

54 

33 

44 

21 

47 

29 

38 

27 

24 

88 

66 

77 

0 

86 

63 

75 

0 

78 

55 

67 

3 

67 

44 

56 

9 

54 

33 

44 

22 

47 

29 

38 

27 

25 

88 

66 

77 

0 

86 

63 

75 

0 

78 

54 

66 

3 

67 

43 

55 

10 

53 

33 

43 

22 

47 

29 

38 

27 

26 

88 

66 

77 

0 

86 

63 

75 

0 

77 

54 

66 

3 

66 

43 

55 

10 

53 

33 

43 

22 

47 

29 

38 

27 

27 

88 

66 

77 

0 

86 

63 

75 

0 

77 

54 

66 

3 

66 

42 

54 

11 

52 

32 

42 

22 

47 

29 

38 

27 

28 

88 

66 

77 

0 

86 

62 

74 

0 

76 

53 

65 

3 

65 

42 

54 

1  1 

52 

32 

42 

23 

46 

29 

38 

28 

29 

88 

66 

77 

0 

85 

62 

74 

0 

76 

53 

65 

3 

65 

42 

54 

12 

52 

32 

42 

23 

46 

29 

38 

28 

30 

88 

65 

77 

0 

85 

62 

74 

0 

76 

52 

64 

4 

64 

42 

53 

12 

51 

32 

42 

23 

46 

29 

38 

28 

31 

88 

65 

77 

0 

85 

62 

74 

0 

64 

41 

53 

12 

46 

29 

38 

28 
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u.  s  department  of  commerce 
Weather  bureau 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  •  1960  Data 

OLYMPIA,  WASHINGTON 


Munici 

pal 

Airp 

ort 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

45 

33 

39 

26 

47 

31 

39 

26 

52 

33 

43 

22 

58 

35 

47 

19 

67 

40 

54 

12 

70 

44 

57   8 

2 

45 

33 

39 

26 

47 

31 

39 

26 

52 

33 

43 

22 

58 

35 

47 

18 

67 

40 

54 

12 

70 

44 

57   8 

3 

45 

32 

39 

27 

47 

31 

39 

26 

53 

33 

43 

22 

58 

36 

47 

18 

67 

40 

54 

11 

70 

44 

57   8 

4 

45 

32 

39 

27 

47 

31 

39 

26 

53 

33 

43 

22 

59 

36 

48 

18 

67 

40 

54 

11 

70 

44 

57   8 

5 

45 

32 

39 

27 

48 

31 

40 

25 

53 

33 

43 

22 

59 

36 

48 

18 

68 

40 

54 

11 

70 

44 

57   7 

6 

45 

32 

39 

27 

48 

31 

40 

25 

53 

33 

43 

22 

59 

36 

48 

17 

68 

41 

55 

11 

70 

44 

57   7 

7 

45 

32 

39 

27 

48 

31 

40 

25 

53 

34 

44 

22 

60 

36 

48 

17 

68 

41 

55 

11 

71 

44 

58   7 

8 

45 

32 

39 

27 

48 

32 

40 

25 

53 

34 

44 

22 

60 

36 

48 

17 

68 

41 

55 

11 

71 

45 

58   7 

9 

45 

32 

39 

27 

49 

32 

41 

25 

53 

34 

44 

22 

60 

36 

48 

16 

68 

41 

55 

11 

71 

45 

58   7 

10 

45 

32 

39 

27 

49 

32 

41 

25 

54 

34 

44 

21 

61 

37 

49 

16 

68 

41 

55 

11 

71 

45 

58   7 

11 

45 

31 

38 

27 

49 

32 

41 

25 

54 

34 

44 

21 

61 

37 

49 

16 

68 

41 

55 

10 

71 

45 

58   7 

12 

45 

31 

38 

27 

49 

32 

41 

25 

54 

34 

44 

21 

61 

37 

49 

16 

68 

41 

55 

10 

71 

45 

58   7 

13 

44 

31 

38 

27 

49 

32 

41 

24 

54 

34 

44 

21 

62 

37 

50 

15 

69 

41 

55 

10 

72 

45 

59   6 

14 

44 

31 

38 

27 

49 

32 

41 

24 

54 

34 

44 

21 

62 

37 

50 

15 

69 

41 

55 

10 

72 

45 

59   6 

15 

44 

31 

38 

27 

50 

32 

41 

24 

54 

34 

44 

21 

62 

37 

50 

15 

69 

42 

56 

10 

72 

46 

59   6 

16 

44 

31 

38 

27 

50 

32 

41 

24 

54 

34 

44 

21 

63 

38 

51 

15 

69 

42 

56 

10 

72 

46 

59   6 

17 

45 

31 

38 

27 

50 

32 

41 

24 
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44 

21 
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38 
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15 

69 
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38 
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14 
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42 

56 

10 

73 

46 

60   5 

20 

45 

30 

38 

27 

51 

33 

42 

23 

55 

34 

45 

21 

64 

38 

51 

14 

69 

42 

56 

10 

74 

46 

60   5 

21 

45 

30 

38 

27 

51 

33 

42 

23 

55 

34 

45 

21 

64 

39 

52 

14 

69 

42 

56 

9 

74 

46 

60   5 

22 

45 

30 

38 

27 

51 

33 

42 

23 

55 

34 

45 

20 

64 

39 

52 

13 

69 

42 

56 

9 

74 

46 

60   5 

23 

45 

30 

38 

27 

51 

33 

42 

23 

55 

34 

45 

20 

65 

39 

52 

13 

69 

42 

56 

9 

74 

46 

60   5 

24 

45 

30 

38 

27 

52 

33 

43 

23 

56 

34 

45 

20 

65 

39 

52 

13 

69 

43 

56 

9 

75 

47 

61   4 

25 

46 

30 

38 

27 

52 

33 

43 

23 

56 

34 

45 

20 

65 

39 

52 

13 

69 

43 

56 

9 

75 

47 

61   4 

26 

46 

30 

38 

27 

5-2 

33 

43 

23 

56 

35 

46 

20 

66 

39 

53 

12 

69 

43 

56 

9 

75 

47 

61   4 

27 

46 

30 

38 

27 

52 

33 

43 

22 

56 

35 

46 

19 

66 

39 

53 

12 

70 

43 

57 

9 

75 

47 

61   4 

28 

46 

30 

38 

27 

52 

33 

43 

22 

56 

35 

46 

19 

66 

40 

53 

12 

70 

43 

57 

8 

76 

47 

62   4 

29 

46 

31 

39 

27 

Feb.  29 
same  as 

val 
Feb. 

57 

35 

46 

19 

66 

40 

53 

12 

70 

43 

57 

8 

76 

47 

62   4 

30 

46 

31 

39 

27 

28 

57 

35 

46 

19 

67 

40 

54 

12 

70 

43 

57 

8 

76 

47 
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31 

46 

31 

39 

26 

57 

35 

46 

19 

70 

43 

57 

8 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBEr 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DE~. 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 
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MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DA<i 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

77 

47 

62 

4 

81 

49 

65 

1 

77 

46 

62 

4 

S8 

43 

56 

10 

57 

37 

47 

18 

49 

34 

42  23 

2 

77 

47 

62 

4 

81 

49 

65 

1 

76 

46 

61 

4 

67 

43 

55 

10 

56 

37 

47 

19 

49 

34 

42  23 

3 

78 

47 

63 

3 

80 

49 

65 

1 

76 

46 

61 

4 

67 

43 

55 

10 

56 

37 

47 

19 

49 

34 

42  23 

4 

78 

47 

63 

3 

80 

48 

64 

2 

76 

46 

61 

4 

67 

42 

55 

10 

56 

37 

47 

19 

49 

34 

42  23 

5 

78 

48 

63 

? 

80 

48 

64 

2 

76 

46 

61 

4 

66 

42 

54 

11 

55 

37 

46 

19 

49 

34 

42  23 

6 

78 

48 

63 

3 

80 

48 

64 

2 

75 

46 

61 

5 

66 

42 

54 

11 

55 

36 

46 

19 

49 

34 

42  23. 

7 

79 

48 

64 

3 

80 

48 

64 

2 

75 

45 

60 

5 

65 

42 

54 

11 

54 

36 

45 

20 

49 

34 

42  23 

8 

79 

48 

64 

2 

80 

48 

64 

2 

75 

45 

60 

5 

65 

42 

54 

12 

54 

36 

45 

20 

48 

34 

41  24 

9 

79 

48 

64 

2 

80 

48 

64 

2 

75 

45 

60 

5 

65 

42 

54 

12 

54 

36 

45 

20 

48 

34 

41  24 

10 

79 

48 

64 

2 

80 

48 

64 

2 

74 

45 

60 

6 

64 

42 

53 

12 

54 

36 

45 

20 

48 

34 

41  24 

11 

79 

48 

64 

2 

80 

48 

64 

2 

74 

45 

60 

6 

64 

41 

53 

12 

53 

36 

45 

20 

48 

34 

41  24 

12 

80 

48 

64 

2 

80 

48 

64 

2 

74 

45 

60 

6 

64 

41 

53 

13 

53 

35 

44 

21 

48 

34 

41  24 

13 

80 

48 

64 

2 

79 

48 

64 

2 

73 

45 

59 

6 

63 

41 

52 

13 

53 

35 

44 

21 

48 

34 

41  24 

14 

80 

48 

64 

2 

79 

48 

64 

2 

73 

45 

59 

6 

63 

41 

52 

13 

52 

35 

44 

21 

48 

34 

41  24 

15 

80 

48 

64 

2 

79 

48 

64 

2 

73 

44 

59 

6 

63 

41 

52 

13 

52 

35 

44 

22 

48 

34 

41  24 

16 

80 

48 

64 

2 

79 

48 

64 

2 

73 

44 

59 

7 

62 

41 

52 

13 

52 

35 

44 

22 

47 

34 

41  24 

17 

80 

48 

64 

2 

79 

48 

64 

2 

72 

44 

58 

7 

62 

40 

51 

14 

52 

35 

44 

22 

47 

34 

41  24 

18 

80 

48 

64 

2 

79 

48 

64 

2 

72 

44 

58 

7 

62 

40 

51 

14 

51 

35 

43 

22 

47 

34 

41  24 

19 

80 

48 

64 

2 

79 

48 

64 

2 

72 

44 

58 

7 

61 

40 

51 

14 

51 

35 

43 

22 

47 

34 

41  24 

20 

80 

48 

64 

2 

79 

48 

64 

2 

71 

44 

58 

7 

61 

40 

51 

15 

51 

35 

43 

22 

47 

34 

41  25 

21 

80 

48 

64 

2 

78 

48 

63 

3 

71 

44 

58 

8 

60 

40 

50 

15 

51 

35 

43 

22 

47 

34 

41  25 

22 

80 

48 

64 

2 

78 

48 

63 

3 

71 

44 

58 

8 

60 

40 

50 

15 

51 

34 

43 

22 

47 

34 

41  25 

23 

80 

48 

64 

2 

78 

47 

63 

3 

70 

44 

57 

8 

60 

39 

50 

15 

50 

34 

42 

23 

47 

34 

41  25 

24 

81 

48 

65 

2 

78 

47 

63 

3 

70 

43 

57 

8 

59 

39 

49 

16 

50 

34 

42 

23 

47 

34 

41  25 

25 

81 

48 

65 

2 

78 

47 

63 

3 

70 

43 

57 

9 

59 

39 

49 

16 

50 

34 

42 

23 

46 

34 

40  25 

26 

81 

48 

65 

2 

78 

47 

63 

3 

69 

43 

56 

9 

59 

39 

49 

16 

50 

34 

42 

23 

46 

34 

40  25 

27 

81 

48 

65 

2 

77 

47 

62 

3 

69 

43 

56 

9 

58 

39 

49 

16 

50 

34 

42 

23 

46 

34 

40  25 

28 

81 

48 

65 

2 

77 

47 

62 

3 

69 

43 

56 

9 

58 

38 

48 

17 

50 

34 

42 

23 

46 

33 

40  26 

29 

81 

49 

65 

1 

77 

47 

62 

3 

68 

43 

56 

9 

58 

38 

48 

17 

49 

34 

42 

23 

46 

33 

40  26 

30 

81 

49 

65 

1 

77 

47 

62 

3 

68 

43 

56 

10 

57 

38 

48 

18 

49 

34 

42 

23 

46 

33 

40  26 

31 

81 

49 

65 

1 

77 

46 

62 

4 

57 

38 

48 

18 

46 

33 

40  26 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

SEATTLE,  WASHINGTON 


Seattle-T 

acoma  Airp 

ort 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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AVG  DAY 
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44 

34 

39 

26 

44 

33 

39 

27 

50 

36 

43 

22 

54 

37 

46 

19 

63 

43 

53 

12 

66 

48 

57   8 

2 

44 

34 

39 

26 

44 

33 

39 

26 

50 

36 

43 

22 

54 

38 

46 

19 

63 

43 

53 

12 

66 

48 

57   8 

3 

44 

34 

39 

26 

45 

33 

39 

26 

50 

36 

43 

22 

54 

38 

46 

19 

63 

44 

54 

12 

66 

48 

57   8 

4 

44 

34 

39 

26 

45 

33 

39 

26 

50 

36 

43 

22 

55 

38 

47 

19 

63 

44 

54 

11 

67 

48 

58   8 

5 

44 

34 

39 

26 

45 

34 

40 

26 

50 

36 

43 

22 

55 

38 

47 

18 

63 

44 

54 

11 

67 

48 

58   7 

6 

44 

34 

39 

26 

45 

34 

40 

26 

50 

36 

43 

22 

55 

38 

47 

18 

63 

44 

54 

11 

67 

48 

58   7 

7 

44 

34 

39 

26 

45 

34 

40 

25 

50 

36 

43 

22 

56 

38 

47 

18 

64 

44 

54 

11 

67 

48 

58   7 

8 

44 

33 

39 

26 

46 

34 

40 

25 

50 

36 

43 

22 

56 

39 

48 

18 

64 

44 

54 

11 

67 

48 

58   7 

9 

44 

33 

39 

26 

46 

34 

40 

25 

51 

36 

44 

22 

56 

39 

48 

17 

64 

44 

54 

11 

67 

49 

58   7 

10 

44 

33 

39 

27 

46 

34 

40 

25 

51 

36 

44 

22 

57 

39 

48 

17 

64 

45 

55 

11 

68 

49 

59   7 

11 

44 

33 

39 

27 

46 

34 

40 

25 

51 

36 

44 

22 

57 

39 

48 

17 

64 

45 

55 

10 

68 

49 

59   7 

12 

44 

33 

39 

27 

46 

34 

40 

25 

51 

36 

44 

22 

57 

39 

48 

16 

64 

45 

55 

10 

68 

49 

59   6 

13 

44 

33 

39 

27 

47 

34 

41 

24 

51 

36 

44 

22 

58 

40 

49 

16 

64 

45 

55 

10 

68 

49 

59   6 

14 

43 

33 

38 

27 

47 

34 

41 

24 
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21 

58 

40 
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16 

64 
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15 
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47 

35 

41 

24 

51 

36 

44 

21 
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16 

65 

45 

55 

10 

69 

50 

60   6 

16 

43 

33 

38 

27 

47 

35 

41 

24 
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36 

44 

21 
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15 

65 

45 

55 

10 

69 
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27 
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35 
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23 
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21 
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43 
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53 

13 

66 

47 

57 

8 

72 

52 

62   4 

30 

44 

33 

39 

27 

Feb. 

28 

53 

37 

45 

20 

62 

43 

53 

13 

66 

47 

57 

8 

72 

52 

62   4 

31 

44 

33 

39 

27 

SflHie  cts 

53 

37 

45 

20 

66 

47 

57 

8 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

72 

52 

62 

4 

75 

54 

65 

2 

71 

51 

61 

4 

64 

47 

56 

9 

54 

41 

48 

18 

47 

36 

42  23 

2 

73 

52 

63 

4 

75 

53 

64 

2 

71 

51 

61 

4 

64 

47 

56 

10 

53 

40 

47 

18 

47 

36 

42  23 

3 

73 

52 

63 

4 

75 

53 

64 

2 

71 

51 

61 

4 

64 

47 

56 

10 

53 

40 

47 

18 

47 

36 

42  23 

4 

73 

52 

63 

3 

75 

53 

64 

2 

71 

51 

61 

4 

63 

47 

55 

10 

53 

40 

47 

19 

47 

36 

42  24 

5 

73 

53 

63 

3 

75 

53 

64 

2 

71 

51 

61 

4 

63 

47 

55 

10 

52 

40 

46 

19 

47 

36 

42  24 

6 

73 

53 

63 

3 

75 

53 

64 

2 

71 

51 

61 

4 

63 

47 

55 

10 

52 

40 

46 

19 

46 

36 

41  24 

7 

74 

53 

64 

3 

75 

53 

64 

2 

70 

51 

61 

5 

62 

46 

54 

10 

52 

39 

46 

19 

46 

36 

41  24 

8 

74 

53 

64 

3 

75 

53 

64 

2 

70 

51 

61 

5 

62 

46 

54 

11 

51 

39 

45 

20 

46 

36 

41  24 

9 

74 

53 

64 

3 

74 

53 

64 

2 

70 

50 

60 

5 

62 

46 

54 

11 

51 

39 

45 

20 

46 

36 

41  24 

10 

74 

53 

64 

3 

74 

53 

64 

2 

70 

50 

60 

5 

61 

46 

54 

11 

51 

39 

45 

20 

46 

36 

41  24 

11 

74 

53 

64 

3 

74 

53 

64 

2 

69 

50 

60 

5 

61 

46 

54 

12 

50 

39 

45 

20 

46 

36 

41  24 

12 

74 

53 

64 

3 

74 

53 

64 

2 

69 

50 

60 

6 

61 

45 

53 

12 

50 

38 

44 

21 

46 

36 

41  24 

13 

74 

53 

64 

3 

74 

53 

64 

2 

69 

50 

60 

6 

60 

45 

53 

12 

50 

38 

44 

21 

46 

36 

41  24 

14 

75 

53 

64 

3 

74 

53 

64 

2 

69 

50 

60 

6 

60 

45 

53 

13 

50 

38 

44 

21 

46 

36 

41  24 

15 

75 

53 

64 

3 

74 

53 

64 

2 

69 

50 

60 

6 

60 

45 

53 

13 

49 

38 

44 

21 

46 

36 

41  24 

16 

75 

53 

64 

2 

74 

53 

64 

3 

68 

50 

59 

6 

59 

44 

52 

13 

49 

38 

44 

22 

46 

36 

41  24 

17 

75 

53 

64 

2 

74 

53 

64 

3 

68 

49 

59 

6 

59 

44 

52 

14 

49 

38 

44 

22 

46 

36 

41  24 

18 

75 

53 

64 

2 

74 

53 

64 

3 

68 

49 

59 

7 

59 

44 

52 

14 

49 

37 

43 

22 

46 

36 

41  24 

19 

75 

53 

64 

2 

73 

53 

63 

3 

68 

49 

59 

7 

58 

44 

51 

14 

48 

37 

43 

22 

46 

36 

41  24 

20 

75 

53 

64 

2 

73 

52 

63 

3 

67 

49 

58 

7 

58 

44 

51 

14 

48 

37 

43 

22 

46 

36 

41  24 

21 

75 

53 

64 

2 

73 

52 

63 

3 

67 

49 

58 

7 

58 

43 

51 

14 

48 

37 

43 

22 

46 

36 

41  24 

22 

75 

53 

64 

2 

73 

52 

63 

3 

67 

49 

58 

7 

57 

43 

50 

15 

48 

37 

43 

23 

46 

36 

41  24 

23 

76 

53 

65 

2 

73 

52 

63 

3 

67 

49 

58 

7 

57 

43 

50 

15 

48 

37 

43 

23 

46 

35 

41  25 

24 

76 

54 

65 

73 

52 

63 

3 

66 

48 

57 

8 

57 

43 

50 

15 

47 

37 

42 

23 

45 

35 

40  25 

25 

76 

54 

65 

73 

52 

63 

3 

66 

48 

57 

8 

56 

43 

50 

15 

47 

37 

42 

23 

45 

35 

40  25 

26 

76 

54 

65 

72 

52 

62 

3 

66 

48 

57 

8 

56 

42 

49 

16 

47 

37 

42 

23 

45 

35 

40  25 

27 

76 

54 

65 

72 

52 

62 

3 

66 

48 

57 

8 

56 

42 

49 

16 

47 

37 

42 

23 

45 

35 

40  25 

28 

76 

54 

65 

72 

52 

62 

3 

65 

48 

57 

9 

55 

42 

49 

16 

47 

37 

42 

23 

45 

35 

40  25 

29 

76 

54 

65 

72 

52 

62 

4 

65 

48 

57 

9 

55 

42 

49 

17 

47 

37 

42 

23 

45 

35 

40  25 

30 

75 

54 

65 

2 

72 

52 

62 

4 

64 

47 

56 

9 

55 

41 

48 

17 

47 

36 

42 

23 

45 

35 

40  25 

31 

75 

54 

65 

2 

71 

51 

61 

4 

54 

41 

48 

17 

45 

35 

40  25 

299 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

SEATTLE,  WASHINGTON 

Boeing  Field 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

45 

32 

39 

26 

47 

32 

40 

26 

52 

35 

44 

21 

57 

38 

48 

17 

66 

44 

55 

10 

70 

49 

60   5 

2 

45 

32 

39 

26 

47 

32 

40 

26 

52 

35 

44 

21 

58 

38 

48 

17 

66 

44 

55 

10 

70 

49 

60   5 

3 

45 

32 

39 

26 

47 

32 

40 

26 

52 

36 

44 

21 

58 

38 

48 

17 

67 

44 

56 

10 

71 

49 

60   5 

4 

45 

32 

39 

26 

47 

32 

40 

26 

53 

36 

45 

21 

58 

38 

48 

17 

67 

44 

56 

10 

71 

49 

60   5 

5 

45 

31 

38 

27 

47 

32 

40 

25 

53 

36 

45 

21 

59 

38 

49 

16 

67 

45 

56 

9 

71 

49 

60   5 

6 

45 

31 

38 

27 

48 

32 

40 

25 

53 

36 

45 

21 

59 

39 

49 

16 

67 

45 

56 

9 

71 

49 

60   5 

7 

45 

31 

38 

27 

48 

32 

40 

25 

53 

36 

45 

21 

59 

39 

49 

16 

67 

45 

56 

9 

71 

50 

61   4 

8 

45 

31 

38 

27 

48 

33 

41 

25 

53 

36 

45 

21 

60 

39 

50 

16 

68 

45 

57 

9 

71 

50 

61   4 

9 

45 

31 

38 

27 

48 

33 

41 

24 

53 

36 

45 

20 

60 

39 

50 

15 

68 

45 

57 

9 

72 

50 

61   4 

10 

45 

31 

38 

27 

49 

33 

41 

24 

53 

36 

45 

20 

60 

40 

50 

15 

68 

45 

57 

9 

72 

50 

61   4 

11 

45 

31 

38 

27 

49 

33 

41 

24 

54 

36 

45 

20 

60 

40 

50 

15 

68 

45 

57 

9 

72 

50 

61   4 

12 

45 

31 

38 

27 

49 

33 

41 

24 

54 

36 

45 

20 

61 

40 

51 

15 

68 

46 

57 

8 

72 

51 

62   4 

13 

45 

31 

38 

27 

49 

33 

41 

23 

54 

36 

45 

20 

61 

40 

51 

15 

68 

46 

57 

8 

73 

51 

62   4 

14 

45 

31 

38 

27 

49 

34 

42 

23 

54 

36 

45 

20 

61 

40 

51 

14 

68 

46 

57 

8 

73 

51 

62   3 

15 

45 

31 

38 

27 

50 

34 

42 

23 

54 

36 

45 

20 

62 

41 

52 

14 

68 

46 

57 

8 

73 

51 

62   3 

16 

45 

31 

38 

27 

50 

34 

42 

23 

54 

36 

45 

20 

62 

41 

52 

14 

69 

46 

58 

8 

73 

51 

62   3 

17 

45 

31 

38 

27 

50 

34 

42 

23 

54 

36 

45 

19 

62 

41 

52 

13 

69 

46 

58 

8 

73 

52 

63   3 

18 

45 

31 

38 

27 

50 

34 

42 

23 

54 

36 

45 

19 

63 

41 

52 

13 

69 

46 

58 

7 

74 

52 

63   3 

19 

45 

31 

38 

27 

50 

34 

42 

22 

55 

37 

46 

19 

63 

42 

53 

13 

69 

47 

58 

7 

74 

52 

63   3 

20 

45 

31 

38 

27 

51 

34 

43 

22 

55 

37 

<*6 

19 

63 

42 

53 

13 

69 

47 

58 

7 

74 

52 

63   3 

21 

45 

31 

38 

27 

51 

35 

43 

22 

55 

37 

46 

19 

63 

42 

53 

12 

69 

47 

58 

7 

74 

52 

63   2 

22 

45 

31 

38 

27 

51 

35 

43 

22 

55 

37 

46 

19 

64 

42 

53 

12 

69 

47 

58 

7 

74 

52 

63   2 

23 

45 

31 

38 

27 

51 

35 

43 

22 

55 

37 

46 

19 

64 

42 

53 

12 

69 

47 

58 

7 

75 

52 

64   2 

24 

46 

31 

39 

27 

52 

35 

44 

22 

55 

37 

46 

19 

64 

42 

53 

11 

69 

47 

58 

7 

75 

53 

64   2 

25 

46 

31 

39 

27 

52 

35 

44 

22 

56 

37 

47 

19 

65 

43 

54 

11 

70 

47 

59 

6 

75 

53 

64   2 

26 

46 

31 

39 

27 

52 

35 

44 

21 

56 

37 

47 

19 

65 

43 

54 

11 

70 

48 

59 

6 

75 

53 

64   2 

27 

46 

31 

39 

27 

52 

35 

44 

21 

56 

37 

47 

18 

65 

43 

54 

11 

70 

48 

59 

6 

75 

53 

64   2 

28 

46 

31 

39 

27 

52 

35 

44 

21 

56 

37 

47 

18 

65 

43 

54 

10 

70 

48 

59 

6 

76 

53 

65   2 

29 

46 

31 

39 

27 

Feb.  29 
same  as 



56 

37 

47 

18 

66 

44 

55 

10 

70 

48 

59 

6 

76 

53 

65   2 

30 
31 

46 
46 

31 
31 

39 
39 

26 
26 

Feb. 

28 

57 
57 

37 
38 

47 
48 

18 
18 

66 

44 

55 

10 

70 
70 

48 
49 

59 
60 

6 
6 

76 

54 

65   2 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

77 

54 

66 

2 

79 

55 

67 

75 

52 

64 

2 

67 

46 

57 

9 

57 

39 

48 

17 

49 

34 

42  23 

2 

77 

54 

66 

2 

79 

55 

67 

75 

52 

64 

3 

67 

46 

57 

9 

56 

38 

47 

17 

49 

34 

42  23 

3 

77 

54 

66 

2 

79 

55 

67 

74 

52 

63 

3 

67 

46 

57 

9 

56 

38 

47 

18 

49 

34 

42  23 

4 

77 

54 

66 

78 

55 

67 

74 

51 

63 

3 

66 

46 

56 

9 

56 

38 

47 

18 

49 

34 

42  24 

5 

77 

55 

66 

78 

55 

67 

74 

51 

63 

3 

66 

46 

56 

9 

55 

38 

47 

18 

49 

34 

42  24 

6 

78 

55 

67 

78 

55 

67 

74 

51 

63 

3 

66 

45 

56 

9 

55 

37 

46 

19 

49 

34 

42  24 

7 

78 

55 

67 

78 

55 

67 

74 

51 

63 

3 

65 

45 

55 

10 

54 

37 

46 

19 

48 

34 

41  24 

8 

78 

55 

67 

78 

55 

67 

73 

51 

62 

3 

65 

45 

55 

10 

54 

37 

46 

20 

48 

34 

41  24 

9 

78 

55 

67 

78 

55 

67 

73 

51 

62 

4 

65 

45 

55 

10 

54 

37 

46 

20 

48 

34 

41  24 

10 

78 

55 

67 

78 

55 

67 

73 

50 

62 

4 

64 

44 

54 

10 

54 

37 

46 

20 

48 

34 

41  24 

11 

78 

55 

67 

78 

55 

67 

73 

50 

62 

4 

64 

44 

54 

11 

53 

36 

45 

20 

48 

34 

41  24 

12 

78 

55 

67 

78 

55 

67 

72 

50 

61 

4 

64 

44 

54 

11 

53 

36 

45 

21 

48 

34 

41  24 

13 

78 

55 

67 

78 

54 

66 

72 

50 

61 

4 

63 

44 

54 

11 

53 

36 

45 

21 

48 

34 

41  24 

14 

79 

55 

67 

78 

54 

66 

72 

50 

61 

4 

63 

44 

54 

12 

52 

36 

44 

21 

48 

34 

41  24 

15 

79 

55 

67 

77 

54 

66 

72 

49 

61 

5 

63 

43 

53 

12 

52 

36 

44 

21 

47 

34 

41  24 

16 

79 

55 

67 

77 

54 

66 

72 

49 

61 

5 

62 

43 

53 

12 

52 

36 

44 

21 

47 

34 

41  24 

17 

79 

55 

67 

77 

54 

66 

71 

49 

60 

5 

62 

43 

53 

13 

52 

35 

44 

21 

47 

33 

40  25 

18 

79 

55 

67 

77 

54 

66 

71 

49 

60 

5 

62 

43 

53 

13 

51 

35 

43 

22 

47 

33 

40  25 

19 

79 

55 

67 

77 

54 

66 

71 

49 

60 

5 

61 

42 

52 

13 

51 

35 

43 

22 

47 

33 

40  25 

20 

79 

55 

67 

77 

54 

66 

71 

49 

60 

5 

61 

42 

52 

14 

51 

35 

43 

22 

47 

33 

40  25 

21 

79 

55 

67 

77 

54 

66 

70 

48 

59 

6 

61 

42 

52 

14 

51 

35 

43 

22 

47 

33 

40  25 

22 

79 

55 

67 

76 

53 

65 

70 

48 

59 

6 

60 

42 

51 

14 

51 

35 

43 

22 

46 

33 

40  25 

23 

79 

55 

67 

76 

53 

65 

2 

70 

48 

59 

6 

60 

41 

51 

14 

50 

35 

43 

22 

46 

33 

40  25 

24 

79 

55 

67 

76 

53 

65 

2 

69 

48 

59 

7 

60 

41 

51 

15 

50 

35 

43 

22 

46 

33 

40  25 

25 

79 

55 

67 

76 

53 

65 

2 

69 

48 

59 

7 

59 

41 

50 

15 

50 

35 

43 

23 

46 

33 

40  26 

26 

79 

55 

67 

76 

53 

65 

2 

69 

47 

58 

7 

59 

40 

50 

15 

50 

34 

42 

23 

46 

33 

40  26 

27 

79 

55 

67 

75 

53 

64 

2 

69 

47 

58 

7 

58 

40 

49 

16 

50 

34 

42 

23 

46 

33 

40  26 

28 

79 

55 

67 

75 

53 

64 

2 

68 

47 

58 

8 

58 

40 

49 

16 

50 

34 

42 

23 

46 

33 

40  26 

29 

79 

55 

67 

75 

52 

64 

2 

68 

47 

58 

8 

58 

40 

49 

16 

49 

34 

42 

23 

46 

33 

40  26 

30 

79 

55 

67 

75 

52 

64 

2 

68 

47 

58 

8 

57 

39 

48 

16 

49 

34 

42 

23 

46 

32 

39  26 

31 

79 

55 

67 

75 

52 

64 

2 

57 

39 

48 

17 

46 

32 

39  26 

300 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

SEATTLE,  WASHINGTON 


Federal  Office  Build 

ng 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

46 

38 

42 

23 

47 

37 

42 

23 

51 

39 

45 

20 

55 

41 

48 

17 

64 

47 

56 

10 

67 

51 

59 

6 

2 

46 

38 

42 

23 

47 

37 

42 

23 

51 

39 

45 

20 

55 

41 

48 

16 

64 

47 

56 

10 

67 

51 

59 

6 

3 

46 

38 

42 

23 

47 

37 

42 

23 

51 

39 

45 

20 

56 

42 

49 

16 

64 

47 

56 

10 

67 

51 

59 

6 

4 

46 

38 

42 

23 

47 

37 

42 

23 

51 

40 

46 

19 

56 

42 

49 

16 

64 

47 

56 

9 

67 

51 

5  9 

5 

5 

46 

38 

42 

23 

47 

37 

42 

23 

51 

40 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 
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58 

42 

50 

15 

45 

33 

39 

26 

43 

30 

37  28 

28 

90 

63 

77 

0 

84 

59 

72 

0 

74 

51 

63 

5 

58 

42 

50 

15 

45 

33 

39 

26 

42 

30 

36  29 

29 

90 

63 

77 

0 

83 

58 

71 

0 

73 

51 

62 

6 

57 

41 

49 

15 

45 

33 

39 

26 

42 

30 

36  29 

30 

90 

63 

77 

0 

83 

58 

71 

0 

72 

50 

61 

6 

57 

41 

49 

16 

45 

33 

39 

26 

42 

30 

36  29 

31 

90 

63 

77 

0 

83 

58 

71 

0 

56 

41 

49 

16 

42 

30 

36  29 

305 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  ■  1960  Data 

YAKIMA,  WASHINGTON 

Municipal  Airport 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

37 

20 

29 

37 

39 

20 

30 

36 

51 

27 

39 

26 

60 

31 

46 

20 

72 

40 

56 

9 

76 

46 

61 

4 

2 

37 

20 

29 

37 

39 

20 

30 

36 

51 

27 

39 

26 

60 

31 

46 

19 

72 

40 

56 

9 

76 

46 

61 

4 

3 

37 

20 

29 

37 

40 

20 

30 

35 

52 

27 

40 

26 

61 

32 

47 

19 

72 

40 

56 

9 

76 

46 

61 

4 

4 

3'7 

20 

29 

37 

40 

20 

30 

35 

52 

27 

40 

26 

61 

32 

47 

19 

72 

40 

56 

9 

76 

46 

61 

4 

5 

36 

19 

28 

37 

41 

21 

31 

34 

52 

27 

40 

25 

61 

32 

47 

18 

73 

41 

57 

9 

77 

47 

62 

4 

6 

36 

19 

28 

37 

41 

21 

31 

34 

53 

27 

40 

25 

62 

32 

47 

18 

73 

41 

57 

9 

77 

47 

62 

4 

7 

36 

19 

28 

37 

41 

21 

31 

34 

53 

28 

41 

25 

62 

33 

48 

18 

73 

41 

57 

9 

77 

47 

62 

4 

8 

36 

19 

28 

38 

42 

21 

32 

33 

53 

28 

41 

25 

63 

33 

48 

17 

73 

41 

57 

9 

77 

47 

62 

3 

9 

36 

19 

28 

38 

42 

22 

32 

33 

54 

28 

41 

24 

63 

33 

48 

17 

73 

42 

58 

8 

78 

47 

63 

3 

10 

36 

18 

27 

38 

43 

22 

33 

33 

54 

28 

41 

24 

64 

33 

49 

16 

73 

42 

58 

8 

78 

48 

63 

3 

11 

36 

18 

27 

38 

43 

22 

33 

32 

54 

28 

41 

24 

64 

34 

49 

16 

74 

42 

58 

8 

78 

48 

63 

3 

12 

36 

18 

27 

38 

44 

23 

34 

32 

54 

28 

41 

24 

64 

34 

49 

16 

74 

42 

58 

8 

79 

48 

64 

3 

13 

36 

18 

27 

38 

44 

23 

34 

31 

55 

28 

42 

23 

65 

34 

50 

15 

74 

42 

58 

8 

79 

48 

64 

3 

14 

36 

18 

27 

38 

45 

23 

34 

31 

55 

28 

42 

23 

65 

35 

50 

15 

74 

42 

58 

8 

79 

48 

64 

3 

15 

36 

18 

27 

38 

45 

23 

34 

30 

55 

29 

42 

23 

66 

35 

51 

15 

74 

43 

59 

7 

80 

49 

65 

2 

16 

36 

18 

27 

38 

46 

24 

35 

30 

55 

29 

42 

23 

66 

35 

51 

14 

74 

43 

59 

7 

80 

49 

65 

2 

17 

36 

18 

27 

38 

46 

24 

35 

30 

56 

29 

43 

23 

67 

36 

52 

14 

74 

43 

59 

7 

80 

49 

65 

2 

18 

36 

18 

27 

38 

46 

24 

35 

30 

56 

29 

43 

23 

67 

36 

52 

14 

74 

43 

59 

7 

81 

49 

65 

2 

19 

36 

18 

27 

38 

47 

24 

36 

29 

56 

29 

43 

23 

67 

36 

52 

13 

74 

43 

59 

7 

81 

50 

66 

2 

20 

36 

18 

27 

38 

47 

25 

36 

29 

56 

29 

43 

22 

68 

36 

52 

13 

75 

44 

60 

6 

81 

50 

66 

2 

21 

36 

18 

27 

38 

47 

25 

36 

29 

57 

29 

43 

22 

68 

37 

53 

12 

75 

44 

60 

6 

82 

50 

66 

1 

22 

36 

18 

27 

38 

48 

25 

37 

29 

57 

29 

43 

22 

69 

37 

53 

12 

75 

44 

60 

6 

82 

50 

66 

1 

23 

36 

18 

27 

38 

48 

25 

37 

28 

57 

29 

43 

22 

69 

37 

53 

12 

75 

44 

60 

6 

82 

50 

66 

1 

24 

36 

18 

27 

38 

49 

26 

38 

28 

57 

30 

44 

21 

69 

38 

54 

11 

75 

44 

60 

6 

83 

51 

67 

1 

25 

37 

18 

28 

37 

49 

26 

38 

27 

58 

30 

44 

21 

70 

38 

54 

11 

75 

45 

60 

5 

83 

51 

67 

1 

26 

37 

18 

28 

37 

50 

26 

38 

27 

58 

30 

44 

21 

70 

38 

54 

11 

75 

45 

60 

5 

83 

51 

67 

1 

27 

37 

18 

28 

37 

50 

26 

38 

27 

58 

30 

44 

21 

71 

39 

55 

10 

75 

45 

60 

5 

84 

51 

68 

1 

28 

37 

19 

28 

37 

51 

26 

39 

26 

58 

30 

44 

20 

71 

39 

55 

10 

76 

45 

61 

5 

84 

51 

68 

1 

29 

38 

19 

29 

37 

Feb.  29 
same  as 

val 
Feb. 

59 

31 

45 

20 

71 

39 

55 

10 

76 

45 

61 

5 

85 

51 

68 

0 

30 

38 

19 

29 

37 

28 

59 

31 

45 

20 

71 

40 

56 

10 

76 

46 

61 

5 

85 

52 

69 

0 

31 

39 

19 

29 

36 

59 

31 

45 

20 

76 

46 

61 

5 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

1 

86 

52 

69 

0 

89 

53 

71 

0 

83 

47 

65 

2 

73 

40 

57 

9 

56 

30 

43 

22 

42 

25 

34 

32 

2 

86 

52 

69 

0 

89 

53 

71 

0 

83 

47 

65 

2 

73 

40 

57 

9 

55 

30 

43 

23 

42 

25 

34 

32 

3 

87 

52 

70 

0 

89 

53 

71 

0 

82 

47 

65 

2 

72 

40 

56 

9 

54 

29 

42 

24 

42 

25 

34 

32 

4 

87 

52 

70 

0 

89 

53 

71 

0 

82 

47 

65 

2 

72 

39 

56 

9 

54 

29 

42 

24 

42 

25 

34 

32 

5 

87 

52 

70 

0 

89 

52 

71 

0 

82 

46 

64 

3 

71 

39 

55 

10 

53 

29 

41 

24 

41 

25 

33 

32 

6 

88 

53 

71 

0 

89 

52 

71 

0 

82 

46 

64 

3 

71 

39 

55 

10 

52 

29 

41 

25 

41 

25 

33 

32 

7 

88 

53 

71 

0 

88 

52 

70 

0 

81 

46 

64 

3 

70 

39 

55 

10 

52 

28 

40 

25 

41 

25 

33 

32 

8 

88 

53 

71 

0 

88 

52 

70 

0 

81 

46 

64 

3 

70 

38 

54 

11 

51 

28 

40 

26 

41 

24 

33 

32 

9 

88 

53 

71 

0 

88 

52 

70 

0 

81 

45 

63 

4 

69 

38 

54 

11 

51 

27 

39 

26 

41 

24 

33 

32 

10 

88 

53 

71 

0 

88 

52 

70 

0 

81 

45 

63 

4 

69 

38 

54 

12 

50 

27 

39 

26 

41 

24 

33 

32 

11 

89 

53 

71 

0 

88 

52 

70 

0 

80 

45 

63 

4 

68 

37 

53 

12 

50 

27 

39 

27 

40 

24 

32 

33 

12 

89 

53 

71 

0 

88 

52 

70 

0 

80 

45 

63 

4 

68 

37 

53 

13 

49 

27 

38 

27 

40 

24 

32 

33 

13 

89 

53 

71 

0 

87 

51 

69 

0 

80 

45 

63 

4 

67 

36 

52 

13 

49 

27 

38 

27 

40 

24 

32 

33 

14 

89 

53 

71 

0 

87 

51 

69 

0 

79 

44 

62 

4 

67 

36 

52 

14 

48 

27 

38 

27 

40 

24 

32 

33 

15 

89 

53 

71 

0 

87 

51 

69 

0 

79 

44 

62 

4 

66 

36 

51 

14 

48 

27 

38 

28 

40 

24 

32 

33 

16 

89 

53 

71 

0 

87 

51 

69 

0 

79 

44 

62 

5 

66 

35 

51 

14 

47 

27 

37 

28 

40 

24 

32 

33 

17 

89 

53 

71 

0 

87 

51 

69 

0 

79 

43 

61 

5 

65 

35 

50 

15 

47 

26 

37 

28 

39 

23 

31 

34 

18 

89 

53 

71 

0 

86 

50 

68 

0 

78 

43 

61 

5 

65 

35 

50 

15 

46 

26 

36 

29 

39 

23 

31 

34 

19 

90 

54 

72 

0 

86 

50 

68 

0 

78 

43 

61 

5 

64 

34 

49 

16 

46 

26 

36 

29 

39 

23 

31 

34 

20 

90 

54 

72 

0 

86 

50 

68 

0 

78 

43 

61 

5 

64 

34 

49 

16 

46 

25 

36 

29 

39 

23 

31 

34 

21 

90 

54 

72 

0 

85 

50 

68 

77 

42 

60 

6 

63 

34 

49 

16 

45 

25 

35 

30 

39 

23 

31 

34 

22 

90 

54 

72 

0 

85 

49 

67 

77 

42 

60 

6 

63 

33 

48 

17 

45 

25 

35 

30 

39 

23 

31 

34 

23 

90 

54 

72 

0 

85 

49 

67 

77 

42 

60 

6 

62 

33 

48 

17 

44 

25 

35 

30 

39 

22 

31 

34 

24 

90 

54 

72 

0 

85 

49 

67 

76 

42 

59 

7 

62 

33 

48 

18 

44 

25 

35 

30 

38 

22 

30 

35 

25 

90 

54 

72 

0 

84 

49 

67 

76 

41 

59 

7 

61 

32 

47 

18 

44 

25 

35 

30 

38 

22 

30 

35 

26 

90 

53 

72 

0 

84 

49 

67 

76 

41 

59 

7 

60 

32 

46 

19 

44 

25 

35 

30 

38 

22 

30 

35 

27 

90 

53 

72 

0 

84 

48 

66 

75 

41 

58 

8 

60 

32 

46 

19 

43 

25 

34 

31 

38 

22 

30 

35 

28 

90 

53 

72 

0 

84 

48 

66 

75 

41 

58 

8 

59 

31 

45 

20 

43 

25 

34 

31 

38 

21 

30 

35 

29 

90 

53 

72 

0 

83 

48 

66 

74 

40 

57 

8 

58 

31 

45 

21 

43 

25 

34 

31 

38 

21 

30 

36 

30 

90 

53 

72 

0 

83 

48 

66 

74 

40 

57 

8 

58 

31 

45 

21 

43 

25 

34 

3' 

38 

21 

30 

36 

31 

90 

53 

72 

0 

83 

47 

65 

2 

57 

30 

44 

22 

37 

21 

29 

36 

306 


U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

SWAN  ISLAND,  WEST  INDIFS 

Weather  Bureau  Office 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

83   74   79 

83   73   78 

84 

74   79 

86 

76   81 

87 

77   82 

87   78   83 

2 

83   74   79 

83   73   78 

84 

74   79 

86 

76   81 

87 

77   82 

87   78   83 

3 

83   74   79 

83   73   78 

84 

74   79 

86 

76   81 

87 

77   82 

87   78   83 

4 

83   74   79 

83   73   78 

84 

75   80 

86 

76   81 

87 

77   82 

87   78   83 

5 

83   74   79 

83   73   78 

84 

75   80 

86 

76   81 

87 

77   82 

87   78   83 

6 

83   74   79 

83   73   78 

84 

75   80 

86 

76   81 

87 

77   82 

87   78   83 

7 

83   74   79 

83   74   79 

84 

75   80 

86 

76   81 

87 

77   82 

87   78   83 

8 

83   74   79 

83   74   79 

84 

75   80 

86 

76   81 

87 

77   82 

87   78   83 

9 

83   74   79 

83   74   79 

84 

75   80 

86 

76   81 

87 

77   82 

87   78   83 

10 

82   74   78 

83   74   79 

84 

75   80 

86 

76   81 

87 

77   82 

87   78   8  3 

11 

82   74   78 

83   74   79 

84 

75   80 

86 

76   81 

87 

77   82 

87   78   83 

12 

82   74   78 

83   74   79 

85 

75   80 

86 

77   82 

87 

77   82 

87   78   83 

13 

82   74   78 

83   74   79 

85 

75   80 

86 

77   82 

87 

78   83 

87   78   83 

14 

82   74   78 

83   74   79 

85 

75   80 

86 

77   82 

87 

78   83 

87   78   83 

15 

82   74   78 

83   74   79 

85 

75   80 

86 

77   82 

87 

78   83 

87   78   83 

16 

82   74   78 

83   74   79 

85 

75   80 

86 

77   82 

87 

78   83 

87   78   83 

17 

82   74   78 

83   74   79 

85 

75   80 

86 

77   82 

87 

78   83 

87   78   83 

18 

82   74   78 

83   74   79 

85 

75   80 

86 

77   82 

87 

78   83 

87   78   83 

19 

82   74   78 

83   74   79 

85 

75   80 

86 

77   82 

87 

78   83 

87   78   83 

20 

82   74   78 

83   74   79 

85 

76   81 

86 

77   82 

87 

78   83 

87   78   83 

21 

82   74   78 

83   74   79 

85 

76   81 

87 

77   82 

87 

78   83 

87   78   83 

22 

83   74   78 

83   74   79 

85 

76   81 

87 

77   82 

87 

78   83 

87   78   83 

23 

83   74   78 

83   74   79 

85 

76   81 

87 

77   82 

87 

78   83 

87   78   R3 

24 

83   74   78 

83   74   79 

85 

76   81 

87 

77   82 

87 

78   83 

87   78   83 

25 

83   74   78 

83   74   79 

85 

76   81 

87 

77   82 

87 

78   83 

87   78   83 

26 

83   74   78 

83   74   79 

85 

76   81 

87 

77   82 

87 

78   83 

87   78   83 

27 

83   74   78 

83   74   79 

85 

76   81 

87 

77   82 

87 

78   83 

87   78   83 

28 

83   74   78 

84   74   79 

85 

76   81 

87 

77   82 

87 

78   83 

87   78   83 

29 

83   73   78 

Feb.  29  values 

86 

76   81 

87 

77   82 

87 

78   83 

87   78   83 

30 

83   73   78 

same  as  Feb.  28 

86 

76   81 

87 

77   82 

87 

78   83 

87   78   83 

31 

83   73   78 

86 

76   81 

87 

78   83 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX 

MIN  AVG  DAY 

MAX  MIN  AVG  DAY 

1 

87   78   83 

88   78   83 

89 

78   84 

88 

77   83 

36 

76   81 

84   75   80 

2 

87   78   83 

88   78   83 

89 

78   84 

88 

77   83 

86 

76   81 

84   75   80 

3 

87   78   83 

88   78   83 

89 

78   84 

88 

77   83 

86 

76   81 

84   75   80 

4 

87   78   83 

88   78   83 

89 

78   84 

88 

77   83 

85 

76   81 

84   75   80 

5 

87   78   83 

88   78   83 

89 

78   84 

88 

77   83 

85 

76   81 

84   75   80 

6 

87   78   83 

88   78   83 

89 

78   84 

88 

77   83 

85 

76   81 

84   75   80 

7 

87   78   83 

88   78   83 

89 

78   84 

87 

77   82 

85 

76   81 

84   74   79 

8 

87   78   83 

88   78   83 

89 

78   84 

87 

77   82 

85 

76   81 

83   74   79 

9 

87   78   83 

88   78   83 

89 

78   84 

87 

77   82 

85 

76   81 

83   74   79 

10 

87   78   83 

88   78   83 

89 

78   8  4 

87 

77   82 

85 

76   81 

83   74   79 

11 

87   78   83 

88   78   83 

89 

78   84 

87 

77   82 

85 

76   81 

83   74   79 

12 

87   78   83 

88   78   83 

89 

78   84 

87 

77   82 

85 

76   81 

83   74   79 

13 

87   78   83 

88   78   83 

89 

77   83 

87 

77   82 

85 

76   81 

83   74   79 

14 

87   78   83 

88   78   83 

89 

77   83 

87 

77   82 

85 

75   80 

83   74   79 

15 

87   78   83 

88   78   83 

89 

77   83 

87 

77   82 

85 

75   80 

83   74   79 

16 

87   78   83 

88   78   83 

89 

77   83 

87 

77   82 

85 

75   80 

83   74   79 

17 

87   78   83 

88   78   83 

88 

77   83 

87 

77   82 

85 

75   80 

83   74   79 

18 

87   78   83 

88   78   83 

88 

77   83 

87 

76   82 

85 

75   30 

83   74   79 

19 

87   78   83 

88   78   83 

88 

77   83 

87 

76   82 

85 

75   80 

83   74   79 

20 

87   78   83 

88   78   83 

88 

77   83 

87 

76   82 

84 

75   80 

83   74   79 

21 

87   78   83 

89   78   84 

88 

77   8  3 

86 

76   81 

84 

75   80 

83   74   79 

22 

88   78   83 

89   78   84 

8R 

77   83 

86 

76   81 

84 

75   80 

83   74   79 

23 

88   78   83 

89   78   84 

88 

77   8  3 

86 

76   81 

84 

75   80 

83   74   79 

24 

88   78   83 

89   78   84 

88 

77   83 

86 

76   81 

84 

75   80 

83   74   79 

25 

88   78   83 

89   78   84 

88 

77   83 

86 

76   81 

84 

75   80 

83   74   79 

26 

88   78   83 

89   78   84 

88 

77   83 

86 

76   81 

84 

75   80 

83   74   79 

27 

88   78   83 

89   78   84 

88 

77   83 

86 

76   81 

84 

75   80 

83   74   79 

28 

88   78   83 

89   78   84 

88 

77   8  3 

86 

76   81 

84 

75   80 

83   74   79 

29 

88   78   83 

89   78   84 

88 

77   83 

86 

76   81 

84 

75   80 

83   74   79 

30 

88   78   83 

89   78   84 

88 

77   8  3 

86 

76   81 

84 

75   80 

83   74   79 

31 

88   78   83 

89   78   84 

86 

76   81 

83   74   79 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  •  1960  Data 

CHARLESTON,  WEST  VIRGINIA 


Kanawha 

Airp 

ort 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

45 

28 

37 

29 

46 

27 

37 

28 

50 

30 

40 

25 

60 

40 

50 

15 

72 

49 

61 

5 

79 

57 

68   1 

2 

45 

28 

37 

29 

46 

27 

37 

28 

50 

30 

40 

25 

60 

40 

50 

15 

72 

49 

61 

5 

79 

58 

69   1 

3 

45 

28 

37 

29 

46 

27 

37 

28 

50 

30 

40 

25 

61 

40 

51 

14 

73 

49 

61 

5 

80 

58 

69   1 

4 

45 

28 

37 

29 

46 

27 

37 

28 

51 

31 

41 

24 

62 

40 

51 

14 

73 

50 

62 

5 

80 

58 

69   1 

5 

45 

28 

37 

29 

46 

27 

37 

28 

51 

31 

41 

24 

62 

41 

52 

14 

73 

50 

62 

5 

80 

59 

70   1 

6 

45 

28 

37 

29 

46 

27 

37 

28 

51 

31 

41 

24 

62 

41 

52 

13 

74 
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4 

80 

59 

70   1 

7 

45 
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28 

52 

31 

42 

23 

63 
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13 

74 

51 
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8 

45 

28 

37 

29 

46 
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52 

32 

42 

23 
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13 

74 

51 

63 

4 

81 

59 
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9 

45 

28 

37 

29 

46 

28 

37 

28 

52 

32 

42 

23 

64 

42 

53 

12 

74 

51 

63 

4 

81 

59 

70   1 

10 

45 

28 

37 

29 

46 

28 

37 

28 

52 

32 

42 

23 

64 

43 

54 

12 

74 

51 

63 

4 

81 

60 

71   0 

11 

45 

28 

37 

29 

46 

28 

37 

28 

53 

33 

43 

22 

65 

43 

54 

11 

75 

52 
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47 
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28 
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21 

67 
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10 

76 
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47 
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55 
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67 

45 

56 
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76 
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47 
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28 
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76 
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56 
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46 

20 

68 

46 

57 

9 

76 

54 

65 

3 

83 

62 

73   0 

20 

45 

28 

37 

28 

47 

28 

38 

28 

56 

35 

46 

20 

68 

46 

57 

8 

77 

54 

66 

3 

83 

62 

73   0 

21 

45 

28 

37 

28 

47 

28 

38 

27 

56 

36 

46 

19 

69 

46 

58 

8 

77 

54 

66 

3 

84 

62 

73   0 

22 

45 

28 

37 

28 

48 

29 

39 

27 

56 

36 

46 

19 

69 

47 

58 

7 

77 

54 

66 

3 

84 

62 

73   0 

23 

45 

28 

37 

28 

48 

29 

39 

27 

57 

37 

47 

18 

70 

47 

59 

7 

77 

55 

66 

2 

84 

63 

74   0 

24 

45 

28 

37 

28 

48 

29 

39 

26 

57 

37 

47 

18 

70 

47 

59 

7 

77 

55 

66 

2 

84 

63 

74   0 

25 

45 

28 

37 

28 

49 

29 

39 

26 

58 

37 

48 

18 

70 

47 

59 

7 

78 

55 

67 

2 

84 

63 

74   0 

26 

45 

28 

37 

28 

49 

29 

39 

26 

58 

37 

48 

17 

70 

47 

59 

7 

78 

55 

67 

2 

84 

63 

74   0 

27 

46 

28 

37 

28 

49 

29 

39 

26 

58 

38 

48 

17 

71 

48 

60 

6 

78 

56 

67 

2 

84 

63 

74   0 

28 

46 

28 

37 

28 

50 

30 

40 

25 

58 

38 

48 

17 

71 

48 

60 

6 

78 

56 

67 

2 

84 

63 

74   0 

29 

46 

27 

37 

28 

Feb.  29 
same  as 

val 
Feb. 

59 

39 

49 

16 

72 

48 

60 

6 

78 

56 

67 

2 

84 

63 

74   0 

30 

46 

27 

37 

28 

28 

59 

39 

49 

16 

72 

49 

61 

6 

79 

57 

68 

2 

84 

63 

74   0 

31 

46 

27 

37 

28 

60 

39 

50 

16 

79 

57 

68 

2 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

85 

64 

75 

0 

84 

64 

74 

0 

82 

61 

72 

74 

52 

63 

4 

62 

41 

52 

14 

49 

32 

41  25 

2 

85 

64 

75 

0 

84 

64 

74 

0 

82 

61 

72 

74 

51 

63 

4 

61 

40 

51 

14 

49 

32 

41  25 

3 

85 

64 

75 

0 

84 

64 

74 

0 

82 

60 

71 

73 

51 

62 

4 

61 

40 

51 

15 

49 

31 

40  25 

4 

85 

64 

75 

0 

84 

64 

74 

0 

81 

60 

71 

73 

50 

62 

5 

60 

40 

50 

15 

48 

31 

40  25 

5 

85 

64 

75 

0 

84 

64 

74 

0 

81 

60 

71 

72 

50 

61 

5 

60 

39 

50 

15 

48 

31 

40  25 

6 

85 

64 

75 

0 

P4 

64 

74 

0 

81 

60 

71 

72 

50 

61 

5 

59 

39 

49 

16 

48 

30 

39  26 

7 

85 

64 

75 

0 

84 

64 

74 

0 

81 

59 

70 

!2 

50 

61 

5 

59 

39 

49 

16 

47 

30 

39  26 

8 

85 

64 

75 

0 

84 

64 

74 

0 

81 

59 

70 

71 

49 

60 

6 

59 

38 

49 

16 

47 

30 

39  26 

9 

85 

64 

75 

0 

84 

64 

74 

0 

81 

59 

70 

71 

49 

60 

6 

58 

38 

48 

17 

47 

30 

39  27 

10 

85 

64 

75 

0 

84 

64 

74 

0 

80 

59 

70 

71 

48 

60 

6 

58 

38 

48 

17 

46 

30 

38  27 

11 

85 

64 

75 

0 

84 

64 

74 

0 

80 

58 

69 

70 

48 

59 

7 

57 

38 

48 

17 

46 

29 

38  27 

12 

85 

64 

75 

0 

84 

64 

74 

0 

80 

58 

69 

2 

70 

48 

59 

7 

57 

37 

47 

18 

46 

29 

38  27 

13 

85 

64 

75 

0 

84 

64 

74 

0 

79 

58 

69 

2 

69 

47 

58 

7 

56 

37 

47 

18 

46 

29 

38  27 

14 

85 

64 

75 

0 

84 

64 

74 

0 

79 

57 

68 

2 

69 

47 

58 

7 

56 

37 

47 

19 

46 

29 

38  27 

15 

85 

64 

75 

0 

84 

64 

74 

0 

79 

57 

68 

2 

69 

46 

58 

8 

55 

36 

46 

19 

46 

29 

38  28 

16 

85 

64 

75 

0 

83 

64 

74 

0 

79 

57 

68 

2 

69 

46 

58 

8 

55 

36 

46 

20 

46 

29 

38  28 

17 

85 

64 

75 

0 

83 

64 

74 

0 

78 

56 

67 

2 

68 

46 

57 

8 

54 

36 

45 

20 

46 

29 

38  28 

18 

85 

64 

75 

0 

83 

64 

74 

0 

78 

56 

67 

2 

68 

46 

57 

8 

54 

35 

45 

20 

45 

29 

37  28 

19 

85 

64 

75 

0 

83 

64 

74 

0 

78 

56 

67 

3 

67 

45 

56 

9 

54 

35 

45 

21 

45 

28 

37  28 

20 

85 

64 

75 

0 

83 

63 

73 

0 

77 

56 

67 

3 

67 

45 

56 

9 

53 

35 

44 

21 

45 

28 

37  28 

21 

84 

64 

75 

0 

83 

63 

73 

0 

77 

55 

66 

3 

66 

45 

56 

9 

53 

34 

44 

21 

45 

28 

37  28 

22 

84 

65 

75 

0 

83 

63 

73 

0 

77 

55 

66 

3 

66 

44 

55 

10 

52 

34 

43 

22 

45 

28 

37  28 

23 

84 

65 

75 

0 

83 

63 

73 

0 

77 

54 

66 

3 

66 

44 

55 

10 

52 

34 

43 

22 

45 

28 

37  28 

24 

84 

65 

75 

0 

83 

63 

73 

0 

76 

54 

65 

3 

65 

44 

55 

11 

52 

34 

43 

22 

45 

28 

37  29 

25 

84 

65 

75 

0 

83 

63 

73 

0 

76 

54 

65 

3 

65 

43 

54 

11 

51 

33 

42 

23 

45 

28 

37  29 

26 

84 

65 

75 

0 

83 

62 

73 

0 

76 

54 

65 

4 

64 

43 

54 

11 

51 

33 

42 

23 

45 

28 

37  29 

27 

84 

64 

74 

0 

82 

62 

72 

0 

75 

53 

64 

4 

64 

42 

53 

12 

51 

33 

42 

23 

45 

28 

37  29 

28 

84 

64 

74 

0 

82 

62 

72 

0 

75 

53 

64 

4 

64 

42 

53 

12 

50 

33 

42 

24 

45 

28 

37  29 

29 

84 

64 

74 

0 

82 

61 

72 

0 

74 

52 

63 

4 

63 

42 

53 

13 

50 

32 

41 

24 

45 

28 

37  29 

30 

84 

64 

74 

0 

82 

61 

72 

0 

74 

52 

63 

4 

63 

41 

52 

13 

50 

32 

41 

24 

45 

28 

37  29 

31 

84 

64 

74 

0 

82 

61 

72 

0 

62 

41 

52 

14 

45 

28 

37  29 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

HUNTINGTON,  WEST  VIRGINIA 

Cabell  County  Court  House 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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AVG  DAY 
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46 

28 

37 

28 

48 

28 

38 

27 

51 

31 

41 

24 

63 

39 

51 

14 

75 

49 

62 

4 

82 

58 

70   0 

2 

46 

28 

37 

28 

48 

28 

38 

27 

51 

31 

41 

24 

63 

39 

51 

14 

76 

49 

63 

4 

82 

58 

70   0 

3 

46 

28 

37 

28 

48 

28 

38 

27 

52 

31 

42 

24 

64 

40 

52 

14 

76 

49 

63 

4 

83 

58 

71   0 

4 

46 

28 

37 

28 

48 

28 

38 

27 

52 

31 

42 

24 

64 

40 

52 

13 

76 

50 

63 

4 

83 

59 

71   0 

5 

46 

28 

37 

28 

48 

28 

38 

27 

53 

31 

42 

23 

64 

40 

52 

13 

76 

50 

63 

4 

84 

59 

72   0 

6 

46 

28 

37 

28 

48 

28 

38 

27 

53 

31 

42 

23 

65 

41 

53 

12 

77 

50 

64 

4 

84 

60 

72   0 

7 

46 

28 

37 

28 

48 

28 

38 

27 

53 

32 

43 

23 

65 

41 

53 

12 

77 

51 

64 

3 

84 

60 

72   0 

8 

46 

28 

37 

28 

48 

28 

38 

27 

54 

32 

43 

22 

66 

42 

54 

11 

77 

51 

64 

3 

84 

60 

72   0 

9 

46 

28 

37 

28 

48 

28 

38 

27 

54 

32 

43 

22 

66 

42 

54 

11 

77 

51 

64 

3 

85 

60 

73   0 

10 

46 

28 

37 

28 

48 

28 

38 

27 

54 

33 

44 

22 

67 

42 

55 

10 

77 

51 

64 

3 

85 

61 

73   0 

11 

46 

28 

37 

28 

48 

28 

38 

27 

55 

33 

44 

21 

67 

43 

55 

10 

78 

52 

65 

3 

85 

61 

73   0 

12 

46 

28 

37 

28 

48 

28 

38 

27 

55 

33 

44 

21 

68 

43 

56 

10 

78 

52 

65 

3 

86 

61 

74   0 

13 

46 

28 

37 

27 

48 

28 

38 

27 

55 

34 

45 

21 

68 

43 

56 

9 

78 

52 

65 

3 

86 

61 

74   0 

14 

47 

28 

38 

27 

48 

28 

38 

27 

56 

34 

45 

20 

69 

43 

56 

9 

78 

52 

65 

3 
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62 

74   0 

15 
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28 

38 

27 

48 

28 

38 

27 

56 

34 

45 

20 

69 

44 

57 

9 
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3 
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29 

48 

28 

38 

27 

pet»   oo 

val 
Feb. 

61 

38 

50 

16 

75 

49 

62 

5 

81 

57 

69 

88 

65 

77   0 

30 

48 

28 

38 

27 

ues 
28 

62 

39 

51 

15 

75 

49 

62 

5 

82 

57 

70 

88 

65 

77   0 

31 

48 

28 

38 

27 

ScUIic  as 

62 

39 

51 

15 

82 

57 

70 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

88 

65 

77 

0 

88 

66 

77 

0 

86 

62 

74 

0 

77 

52 

65 

3 

64 

40 

52 

13 

52 

32 

42  23 

2 

88 

65 

77 

0 

88 

66 

77 

0 

86 

62 

74 

0 

77 

52 

65 

3 

63 

40 

52 

14 

51 

32 

42  23 

3 

88 

66 

77 

0 

88 

66 

77 

0 

86 

61 

74 

0 

77 

51 

64 

3 

63 

39 

51 

14 

51 

31 

41  24 

4 

89 

66 

78 

0 

88 

66 

77 

0 

85 

61 

73 

0 

77 

51 

64 

3 

62 

39 

51 

15 

50 

31 

41  24 

5 

89 

66 

78 

0 

88 

66 

77 

0 

85 

61 

73 

0 

76 

50 

63 

4 

62 

38 

50 

15 

50 

31 

41  25 

6 

89 

66 

78 

0 

88 

66 

77 

0 

85 

61 

73 

76 

50 

63 

4 

61 

38 

50 

15 

50 

31 

41  25 

7 

89 

66 

78 

0 

88 

66 

77 

0 

85 

60 

73 

75 

49 

62 

4 

61 

38 

50 

16 

49 

31 

40  25 

8 

89 

66 

78 

0 

88 

66 

77 

0 

84 

60 

72 

75 

49 

62 

4 

61 

38 

50 

16 

49 

30 

40  25 

9 

89 

66 

78 

0 

88 

66 

77 

0 

84 

60 

72 

74 

49 

62 

4 

60 

38 

49 

16 

49 

30 

40  26 

10 

89 

66 

78 

0 

88 

66 

77 

0 

84 

59 

72 

74 

48 

61 

5 

60 

37 

49 

16 

48 

30 

39  26 

11 

89 

66 

78 

0 

88 

65 

77 

0 

84 

59 

72 

74 

48 

61 

5 

59 

37 

48 

17 

48 

30 

39  26 

12 

89 

66 

78 

0 

88 

65 

77 

0 

83 

58 

71 

73 

48 

61 

5 

59 

37 

48 

17 

48 

30 

39  26 

13 

89 

66 

78 

0 

88 

65 

77 

0 

83 

58 

71 

73 

47 

60 

6 

58 

36 

47 

17 

48 

30 

39  26 

14 

89 

66 

78 

0 

88 

65 

77 

0 

83 

58 

71 

72 

47 

60 

6 

58 

36 

47 

18 

48 

30 

39  26 

15 

88 

66 

77 

0 

88 

65 

77 

0 

83 

58 

71 

72 

46 

59 

6 

58 

36 

47 

18 

48 

29 

39  26 

16 

88 

66 

77 

0 

88 

65 

77 

0 

82 

58 

70 

72 

46 

59 

6 

57 

35 

46 

19 

47 

29 

38  27 

17 

88 

66 

77 

0 

88 

65 

77 

0 

82 

57 

70 

71 

45 

58 

7 

57 

35 

46 

19 

47 

29 

38  27 

18 

88 

66 

77 

0 

88 

65 

77 

0 

82 

57 

70 

70 

45 

58 

7 

56 

35 

46 

19 

47 

29 

38  27 

19 

88 

66 

77 

0 

88 

65 

77 

0 

82 

56 

69 

2 

70 

45 

58 

8 

56 

35 

46 

20 

47 

29 

38  27 

20 

88 

66 

77 

0 

88 

64 

76 

0 

81 

56 

69 

2 

70 

44 

57 

8 

56 

35 

46 

20 

47 

29 

38  27 

21 

88 

67 

77 

0 

88 

64 

76 

0 

81 

56 

69 

2 

69 

44 

57 

9 

55 

34 

45 

20 

46 

29 

38  27 

22 

88 

67 

77 

0 

87 

64 

76 

0 

81 

56 

69 

2 

69 

44 

57 

9 

55 

34 

45 

21 

46 

29 

38  28 

23 

88 

67 

77 

0 

87 

64 

76 

0 

80 

55 

68 

2 

68 

43 

56 

9 

54 

34 

44 

21 

46 

29 

38  28 

24 

88 

66 

77 

0 

87 

64 

76 

0 

80 

55 

68 

2 

68 

43 

56 

10 

54 

34 

44 

21 

46 

29 

38  28 

25 

88 

66 

77 

0 

87 

63 

75 

0 

80 

54 

67 

2 

67 

43 

55 

10 

54 

33 

44 

21 

46 

28 

37  28 

26 

88 

66 

77 

0 

87 

63 

75 

0 

79 

54 

67 

3 

67 

42 

55 

11 

53 

33 

43 

22 

46 

28 

37  28 

27 

88 

66 

77 

0 

87 

63 

75 

0 

79 

54 

67 

3 

67 

42 

55 

11 

53 

33 

43 

22 

46 

28 

37  28 

28 

88 

66 

77 

0 

87 

63 

75 

0 

79 

53 

66 

3 

66 

41 

54 

12 

53 

33 

43 

22 

46 

28 

37  28 

29 

88 

66 

77 

0 

87 

62 

75 

0 

78 

53 

66 

3 

65 

41 

53 

12 

52 

32 

42 

22 

46 

28 

37  28 

30 

88 

66 

77 

0 

86 

62 

74 

0 

78 

52 

65 

3 

65 

40 

53 

13 

52 

32 

42 

23 

46 

28 

37  28 

31 

88 

66 

77 

0 

86 

62 

74 

0 

64 

40 

52 

13 

46 

28 

37  28 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

PARKERSBURG,  WEST  VIRGINIA 

Court  House  Building 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

48 

29 

39 

27 

59 

38 

49 

17 

71 

48 

60 

6 

80 

58 

69   1 

2 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

48 

29 

39 

27 

59 

38 

49 

16 

72 

48 

60 

6 

80 

58 

69   1 

3 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

48 

29 

39 

27 

60 

38 

49 

16 

72 

48 

60 

6 

80 

58 

69   1 

4 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

48 

29 

39 

26 

60 

39 

50 

16 

72 

49 

61 

6 

81 

59 

70   1 

5 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

49 

30 

40 

26 

61 

39 

50 

15 

73 

49 

61 

5 

81 

59 

70   1 

6 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

49 

30 

40 

26 

61 

39 

50 

15 

73 

50 

62 

5 

81 

59 

70   1 

7 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

49 

30 

40 

25 

62 

40 

51 

15 

73 

50 

62 

5 

81 

60 

71   0 

8 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

31 

50 

30 

40 

25 

62 

40 

51 

14 

73 

50 

62 

5 

82 

60 

71   0 

9 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

30 

50 

31 

41 

25 

63 

41 

52 

14 

74 

50 

62 

5 

82 

60 

71   0 

10 

43 

27 

35 

30 

43 

26 

35 

30 

50 

31 

41 

24 

63 

41 

52 

13 

74 

51 

63 

4 

82 

60 

71   0 

11 

43 

26 

35 

30 

44 

26 

35 

30 

51 

31 

41 

24 

63 

42 

53 

13 

74 

51 

63 

4 

82 

61 

72   0 

12 

43 

26 

35 

30 

44 

26 

35 

30 

51 

32 

42 

24 

64 

42 

53 

12 

74 

51 

63 

4 

83 

61 

72   0 

13 

43 

26 

35 

30 

44 

26 

35 

30 

51 

32 

42 

23 

64 

42 

53 

12 

75 

52 

64 

4 

83 

61 

72   0 

14 

43 

26 

35 

30 

44 

26 

35 

30 

52 

32 

42 

23 

65 

42 

54 

11 

75 

52 

64 

4 

83 

62 

73   0 

15 

43 

26 

35 

30 

44 

26 

35 

29 

52 

32 

42 

23 

65 

43 

54 

11 

75 

52 

64 

4 

84 

62 

73   0 

16 

43 

26 

35 

30 

44 

26 

35 

29 

52 

33 

43 

22 

66 

43 

55 

11 

75 

52 

64 

4 

84 

62 

73   0 

17 

43 

26 

35 

30 

45 

26 

36 

29 

53 

33 

43 

22 

66 

43 

55 

10 

76 

53 

65 

3 

84 

62 

73   0 

18 

42 

26 

34 

30 

45 

26 

36 

29 

53 

33 

43 

22 

67 

44 

56 

10 

76 

53 

65 

3 

84 

62 

73   0 

19 

42 

26 

34 

30 

45 

27 

36 

29 

53 

34 

44 

21 

67 

44 

56 

10 

76 

53 

65 

3 

84 

63 

74   0 

20 

42 

26 

34 

31 

45 

27 

36 

29 

54 

34 

44 

21 

68 

44 

56 

9 

76 

54 

65 

3 

85 

63 

74   0 

21 

43 

26 

35 

31 

45 

27 

36 

29 

54 

34 

44 

21 

68 

45 

57 

9 

77 

54 

66 

3 

85 

63 

74   0 

22 

43 

26 

35 

31 

46 

27 

37 

29 

54 

34 

44 

20 

68 

45 

57 

9 

77 

54 

66 

3 

85 

63 

74   0 

23 

43 

26 

35 

31 

46 

27 

37 

28 

55 

35 

45 

20 

68 

46 

57 

9 

77 

55 

66 

3 

85 

64 

75   0 

24 

43 

26 

35 

31 

46 

27 

37 

28 

55 

35 

45 

20 

69 

46 

58 

8 

77 

55 

66 

3 

86 

64 

75   0 

25 

43 

26 

35 

31 

47 

27 

37 

28 

56 

35 

46 

19 

69 

46 

58 

8 

78 

55 

67 

2 

86 

64 

75   0 

26 

43 

26 

35 

31 

47 

28 

38 

28 

56 

36 

46 

19 

70 

46 

58 

8 

78 

55 

67 

2 

86 

64 

75   0 

27 

43 

26 

35 

31 

47 

28 

38 

27 

57 

36 

47 

19 

70 

47 

59 

7 

78 

56 

67 

2 

86 

64 

75   0 

28 

43 

26 

35 

31 

48 

28 

38 

27 

57 

36 

47 

18 

70 

47 

59 

7 

78 

56 

67 

2 

86 

64 

75   0 

29 
30 
31 

43 
43 

43 

26 
26 
26 

35 
35 
35 

31 
31 

31 

Feb.  29 
same  as 

val 
Feb. 

ues 
28 

58 
58 
59 

37 
37 
38 

48 
48 
49 

18 
17 
17 

71 
71 

48 
48 

60 
60 

7 
7 

79 
79 
79 

57 
57 
57 

68 
68 
68 

2 
2 
2 

86 
86 

65 
65 

76   0 
76   0 

JULV 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

86 

65 

76 

0 

86 

65 

76 

0 

83 

61 

72 

0 

74 

51 

63 

5 

62 

40 

51 

14 

47 

30 

39  27 

2 

86 

65 

76 

0 

86 

65 

76 

0 

83 

61 

72 

0 

73 

51 

62 

5 

61 

40 

51 

15 

47 

30 

39  27 

3 

86 

65 

76 

0 

86 

65 

76 

0 

83 

61 

72 

0 

73 

50 

62 

5 

61 

40 

51 

15 

46 

29 

38  28 

4 

86 

65 

76 

0 

86 

65 

76 

0 

83 

61 

72 

0 

73 

50 

62 

5 

60 

39 

50 

16 

46 

29 

38  28 

5 

87 

65 

76 

0 

86 

65 

76 

0 

83 

61 

72 

0 

73 

49 

61 

5 

60 

39 

50 

16 

45 

29 

37  28 

6 

87 

65 

76 

0 

R6 

65 

76 

0 

83 

60 

72 

72 

49 

61 

5 

59 

38 

49 

16 

45 

28 

37  28 

7 

87 

65 

76 

0 

85 

65 

75 

0 

82 

60 

71 

72 

49 

61 

6 

59 

38 

49 

17 

45 

28 

37  29 

8 

87 

65 

76 

0 

85 

65 

75 

0 

82 

59 

71 

71 

49 

60 

6 

58 

38 

48 

17 

44 

28 

36  29 

9 

87 

65 

76 

0 

85 

65 

75 

0 

82 

59 

71 

71 

48 

60 

6 

57 

37 

47 

17 

44 

28 

36  29 

10 

87 

65 

76 

0 

85 

65 

75 

0 

81 

59 

70 

71 

48 

60 

6 

57 

37 

47 

18 

44 

28 

36  29 

11 

87 

65 

76 

0 

85 

65 

75 

0 

81 

58 

70 

70 

48 

59 

7 

56 

37 

47 

18 

44 

27 

36  29 

12 

87 

65 

76 

0 

85 

65 

75 

0 

81 

58 

70 

70 

47 

59 

7 

56 

36 

46 

19 

44 

27 

36  29 

13 

87 

65 

76 

0 

85 

64 

75 

0 

80 

58 

69 

69 

47 

58 

7 

55 

36 

46 

19 

44 

27 

36  29 

14 

86 

65 

76 

0 

85 

64 

75 

0 

80 

58 

69 

2 

69 

46 

58 

7 

55 

36 

46 

20 

44 

27 

36  29 

15 

86 

65 

76 

0 

85 

64 

75 

0 

80 

57 

69 

2 

69 

46 

58 

8 

54 

36 

45 

20 

44 

27 

36  29 

16 

86 

65 

76 

0 

85 

64 

75 

0 

79 

57 

68 

2 

69 

45 

57 

8 

54 

35 

45 

20 

44 

27 

36  29 

17 

86 

66 

76 

0 

85 

64 

75 

0 

79 

57 

68 

2 

68 

45 

57 

9 

53 

35 

44 

21 

44 

27 

36  29 

18 

86 

66 

76 

0 

85 

64 

75 

0 

79 

56 

68 

2 

68 

45 

57 

9 

53 

34 

44 

21 

43 

27 

35  30 

19 

86 

66 

76 

0 

85 

64 

75 

0 

78 

56 

67 

2 

67 

45 

56 

9 

52 

34 

43 

22 

43 

27 

35  30 

20 

86 

66 

76 

0 

85 

64 

75 

0 

78 

55 

67 

2 

67 

44 

56 

10 

52 

34 

43 

22 

43 

27 

35  30 

21 

86 

66 

76 

0 

85 

63 

74 

0 

78 

55 

67 

3 

66 

44 

55 

10 

51 

33 

42 

22 

43 

27 

35  30 

22 

86 

66 

76 

0 

85 

63 

74 

0 

77 

55 

66 

3 

66 

44 

55 

10 

51 

33 

42 

23 

43 

27 

35  30 

23 

86 

65 

76 

0 

85 

63 

74 

0 

77 

54 

66 

3 

66 

43 

55 

11 

50 

33 

42 

23 

43 

27 

35  30 

24 

86 

65 

76 

0 

85 

63 

74 

0 

77 

54 

66 

3 

65 

43 

54 

11 

50 

32 

41 

24 

43 

27 

35  30 

25 

86 

65 

76 

0 

85 

63 

74 

0 

76 

54 

65 

4 

65 

43 

54 

11 

50 

32 

41 

24 

43 

27 

35  30 

26 

86 

65 

76 

0 

85 

63 

74 

0 

76 

53 

65 

4 

64 

42 

53 

12 

49 

32 

41 

25 

43 

27 

35  30 

27 

86 

65 

76 

0 

84 

62 

73 

0 

75 

53 

64 

4 

64 

42 

53 

12 

49 

32 

41 

25 

43 

27 

35  30 

28 

86 

65 

76 

0 

84 

62 

73 

0 

75 

52 

64 

4 

64 

41 

53 

12 

48 

32 

40 

25 

43 

27 

35  30 

29 

86 

65 

76 

0 

84 

62 

73 

0 

74 

52 

63 

5 

63 

41 

52 

13 

48 

31 

40 

26 

43 

27 

35  30 

30 

86 

65 

76 

0 

84 

61 

73 

0 

74 

51 

63 

5 

63 

41 

52 

13 

48 

31 

40 

26 

43 

27 

35  30 

31 

86 

65 

76 

0 

83 

<?1 

72 

0 

62 

41 

52 

14 

43 

27 

35  30 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

GREEN  BAY,  WISCONSIN 


A 

jstin  St 

raubel  A 

irport 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

26 

10 

18 

47 

25 

6 

16 

50 

30 

13 

22 

44 

44 

27 

36 

30 

60 

39 

50 

16 

71 

49 

60   7 

2 

26 

10 

18 

47 

25 

6 

16 

50 

30 

13 

22 

43 

44 

27 

36 

30 

61 

39 

50 

15 

71 

49 

60   7 

3 

26 

9 

18 

47 
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DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 
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TEMPERATURE 

DEG 
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u.  s  department  of  commerce 
Weather  bureau 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Bated  on  1931  -  1960  Data 

MILWAUKEE,  WISCONSIN 
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31 

43 

23 

39 

19 

29 

36 

35 

17 

26 

39 

30 

88 

57 

73 

0 

81 

52 

67 

2 

68 

40 

54 

11 

53 

30 

42 

23 

39 

19 

29 

36 

35 

17 

26 

39 

31 

.88 

57 

73 
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81 

51 

66 

2 

52 

30 

41 

24 

35 

16 

26 

39 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  •  1960  Data 

CHEYENNE,  WYOMING 


Munici 

pal 

Airp 

ort 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 

1 

39 

16 

28 

37 

39 

13 

26 

39 

42 

18 

30 

35 

48 

23 

36 

30 

60 

35 

48 

18 

70 

43 

57   9 

2 

39 

16 

28 

37 

39 

13 

26 

39 

42 

18 

30 

35 

49 

23 

36 

29 

60 

35 

48 

18 

70 

43 

57   9 

3 

39 

16 

28 

38 

39 

13 

26 

39 

42 

18 

30 

35 

49 

24 

37 

29 

61 

35 

48 

17 

70 

44 

57   9 

4 

39 

16 

28 

38 

39 

13 

26 

39 

42 

18 

30 

35 

49 

24 

37 

29 

61 

35 

48 

17 

71 

44 

58   8 

5 

39 

15 

27 

38 

39 

13 

26 

39 

43 

18 

31 

35 

50 

25 

38 

28 

61 

36 

49 

17 

71 

44 

58   8 

6 

39 

15 

27 

38 

39 

14 

27 

38 

43 

18 

31 

35 

50 

25 

38 

28 

61 

36 

49 

17 

72 

45 

59   7 

7 

39 

15 

27 

38 

39 

14 

27 

38 

43 

18 

31 

35 

51 

25 

38 

27 

62 

36 

49 

16 

72 

45 
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8 

38 

15 

27 

38 

39 

14 

27 

38 

43 

18 

31 

34 

51 

26 

39 

27 

62 

36 

49 

16 

72 

45 

59   7 

9 

38 

15 

27 

38 

40 

14 

27 

38 

43 

19 

31 

34 

52 

26 

39 

26 

62 

37 

50 

16 

73 

46 

60   6 

10 

38 

14 

26 

39 

40 

14 

27 

38 

43 

19 

31 

34 

52 

26 

39 

26 

62 

37 

50 

16 

73 

46 

60   6 

11 

38 

14 

26 

39 

40 

14 

27 

38 

43 

19 

31 

34 

53 

27 

40 

25 

63 

37 

50 

15 

74 

46 

60   6 

12 

38 

14 

26 

39 

40 

15 

28 

38 

43 

19 

31 

34 

53 

27 

40 

25 

63 

38 

51 

15 

74 

47 

61   6 

13 

38 

14 

26 

39 

40 

15 

28 

38 

43 

19 

31 

34 

54 

28 
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24 

63 

38 

51 

15 

75 

47 

61   5 

1* 

38 

14 

26 

39 

40 

15 

28 

37 

44 

19 

32 

34 

54 

28 

41 

24 

63 

38 

51 

15 

75 

47 

61   5 

15 

38 

14 

26 

39 

40 

15 

28 

37 

44 

19 

32 

33 

55 

28 

42 

23 

64 

38 

51 

14 

75 

48 

62   5 

16 

38 

13 

26 

40 

41 

15 

28 

37 

44 

19 

32 

33 

55 

29 

42 

23 

64 

39 

52 

14 

76 

48 

62   5 

17 

38 

13 

26 

40 

41 

16 

29 

37 

44 

20 

32 

33 

55 

29 

42 

22 

64 

39 

52 

14 

76 

48 

62   5 

18 

38 

13 

26 

40 

41 

16 

29 

37 

44 

20 

32 

33 

56 

30 

43 

22 

64 

39 

52 

14 

77 

48 

63   4 

19 

38 

13 

26 

40 

41 

16 

29 

37 

44 

20 

32 

33 

56 

30 

43 

22 

65 

39 

52 

13 

77 

49 

63   4 

20 

38 

13 

26 

40 

41 

16 

29 

36 

44 

20 

32 

33 

57 

30 

44 

21 

65 

40 

53 

13 

77 

49 

63   4 

21 

38 

13 

26 

40 

41 

16 

29 

36 

44 

20 

32 

33 

57 

31 

44 

21 

65 

40 

53 

13 

78 

49 

64   3 

22 

38 

12 

25 

40 

41 

17 

29 

36 

45 

20 

33 

32 

57 

31 

44 

20 

66 

40 

53 

12 

78 

49 

64   3 

23 

38 

12 

25 

40 

42 

17 

30 

36 

45 

21 

33 

32 

58 

32 

45 

20 

66 

40 

53 

12 

79 

50 

65   3 

24 

38 

12 

25 

40 

42 

17 

30 

36 

45 

21 

33 

32 

58 

32 

45 

20 

66 

41 

54 

11 

79 

50 

65   3 

25 

38 

12 

25 

40 

42 

17 

30 

36 

45 

21 

33 

32 

59 

32 

46 

19 

67 

41 

54 

11 

79 

50 

65   3 

26 

38 

12 

25 

40 

42 

17 

30 

35 

46 

21 

34 

31 

59 

33 

46 

19 

67 

41 

54 

11 

80 

51 

66   2 

27 

38 

12 

25 

40 

42 

17 

30 

35 

46 

22 

34 

31 

59 

33 

46 

19 

67 

41 

54 

10 

80 

51 

66   2 

28 

38 

12 

25 

40 

42 

18 

30 

35 

46 

22 

34 

31 

59 

33 

46 

18 

68 

42 

55 

10 

80 

51 

66   2 

29 

38 

12 

25 

40 

47 

22 

35 

31 

60 

34 

47 

18 

68 

42 

55 

10 

81 

51 

66   2 

30 

38 

13 

26 

39 

Fel 

.  29 

val 

ues 

47 

22 

35 

30 

60 

34 

47 

18 

69 

42 

56 

9 

81 

52 

67   2 

31 

38 

13 

26 

39 

same  as 
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28 

48 

23 

36 

30 

69 

43 

56 
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AUGUST 

SEPTEMBER 
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NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 
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MIN 

AVG 

DAY 
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MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG  DAY 
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82 

52 

67 

2 

85 

55 

70 

0 

78 

48 

63 

3 

68 

38 

53 

12 

53 

27 

40 

25 

43 

19 

31  33 

2 

82 

52 

67 

2 

85 

55 

70 

0 

77 

48 

63 

4 

68 

38 

53 

12 

53 

27 

40 

25 

43 

19 

31  33 

3 

82 

52 

67 

2 

84 

55 

70 

0 

77 

48 

63 

4 

67 

37 

52 

12 

52 

26 

39 

26 

43 

19 

31  33 

4 

83 

52 

68 

2 

84 

54 

69 

0 

77 

47 

62 

4 

67 

37 

52 

13 

51 

26 

39 

27 

43 

19 

31  34 

5 

83 

53 

68 

2 

84 

54 

69 

0 

76 

47 

62 

4 

67 

37 

52 

13 

51 

25 

38 

27 

43 

19 

31  34 

6 

83 

53 

68 

2 

84 

54 

69 

0 

76 

46 

61 

5 

66 

36 

51 

14 

50 

25 

38 

28 

43 

19 

31  34 

7 

83 

53 

68 

2 
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54 

69 
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76 

46 

61 

5 

66 

36 

51 

14 
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25 

38 

28 

43 

19 

31  34 

8 

83 

53 

68 

2 

84 

54 

69 

0 

75 

46 

61 

5 

'66 

36 

51 

14 

50 

24 

37 

28 

42 

19 

31  34 

9 

84 

53 

69 

83 

54 

69 

0 

75 

45 

60 

5 

65 

36 

51 

14 

49 

24 

37 

29 

42 

19 

31  34 

10 

84 

53 

69 

83 

54 

69 

75 

45 

60 

6 

65 

35 

50 

15 

49 

24 

37 

29 

42 

19 

31  34 

11 

84 

53 

69 

83 

54 

69 

75 

45 

60 

6 

65 

35 

50 

15 

48 

23 

36 

29 

42 

19 

31  34 

12 

84 

54 

69 

83 

54 

69 

74 

44 

59 

6 

64 

35 

50 

16 

48 

23 

36 

30 

42 

19 

31  35 

13 

84 

54 

69 

83 

54 

69 

74 

44 

59 

6 

64 

34 

49 

16 

48 

23 

36 

30 

42 

19 

31  35 

14 

84 

54 

69 

83 

53 

68 

74 

43 

59 

6 

63 

34 

49 

17 

47 

22 

.35 

30 

42 

19 

31  35 

15 

85 
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53 
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17 

47 
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19 
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16 
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30  35 

19 

85 

54 

70 

81 

52 

67 

2 

72 

42 

57 

8 

61 

32 

47 

18 

46 

21 

34 

32 

41 

18 

30  35 

20 

85 

54 

70 

81 

52 

67 

2 

72 

41 

57 

8 

60 

32 

46 

19 

45 

20 

33 

32 

41 

18 

30  35 

21 

85 

54 

70 

0 

81 

52 

67 

2 

72 

41 

57 

9 

59 

32 

46 

19 

45 

20 

33 

32 

41 

18 

30  36 

22 

85 
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81 
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44 

20 

32 

33 

41 

18 

30  36 

27 

85 

55 

70 

0 

79 

50 

65 

2 

70 

39 

55 

11 

56 

29 

43 

22 

44 

19 

32 

33 

40 

17 

29  36 

28 

85 

55 

70 

0 

79 

50 

65 

2 

69 

39 

54 

11 

56 

29 

43 

23 

44 

19 

32 

33 

40 

17 

29  36 

29 

85 

55 

70 

0 

79 

50 

65 

2 

69 

38 

54 

12 

55 

29 

42 

23 

43 

19 

31 

33 

40 

17 

29  37 

30 

85 

55 

70 

0 

78 

49 

64 

3 

68 

38 

53 

12 

54 

28 

41 

24 

43 

19 

31 

33 

40 

17 

29  37 

31 

85 

55 

70 

0 

78 

49 

64 

3 

54 

28 

41 

24 

40 

17 

29  37 
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U.  S   DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

LANDER,  WYOMING 

Hunt  Field 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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AVG  DAY 

1 

32 

9 

21 

44 

32 

8 

20 

45 

41 

16 

29 

37 

49 

25 

37 

28 

62 

36 

49 

16 

70 

43 

57   9 

2 

32 

9 

21 

44 

32 

8 

20 

44 

41 

16 

29 

36 

50 

25 

38 

28 

62 

37 

50 

16 

71 

44 

58   8 

3 

32 

9 

21 

44 

33 

9 

21 

44 

41 

17 

29 

36 

50 

25 

38 

27 

63 

37 

50 

15 

71 

44 

58   8 

4 

31 

9 

20 

45 

33 

9 

21 

44 

42 

17 

30 

36 

50 

26 

38 

27 

63 

37 

50 

15 

71 

44 

58   8 

5 

31 

9 

20 

45 

33 

9 

21 

44 

42 

17 

30 

36 

51 

26 

39 

27 

63 

38 

51 

15 

72 

44 

58.   8 

6 

31 

9 

20 

45 

33 

9 

21 

43 

42 

17 

30 

35 

51 

26 

39 

26 

64 

38 

51 

14 

72 

45 

59   8 

7 

31 

9 

20 

45 

34 

10 

22 

43 

42 

18 

30 

35 

52 

27 

40 

26 

64 

38 

51 

14 

72 

45 

59   8 

8 

31 

8 

20 

45 

34 

10 

22 

43 

43 

18 

31 

35 

52 

27 

40 

25 

64 

38 

51 

14 

73 

45 

59   7 

9 

31 

8 

20 

45 

34 

10 

22 

43 

43 

18 

31 

35 

53 

28 

41 

25 

64 

38 

51 

14 

73 

46 

60   7 

10 

31 

8 

20 

46 

35 

10 

23 

42 

43 

18 

31 

34 

53 

28 

41 

24 

65 

39 

52 

13 

74 

46 

60   7 

11 

31 

8 

20 

46 

35 

11 

23 

42 

43 

19 

31 

34 

54 

29 

42 

24 

65 

39 

52 

13 

74 

46 

60   6 

12 

31 

8 

20 

46 

35 

11 

23 

42 

43 

19 

31 

34 

54 

29 

42 

23 

65 

39 

52 

13 

74 

47 

61   6 

13 

30 

8 

19 

46 

36 

11 

24 

41 

44 

19 

32 

34 

55 

30 

43 

23 

65 

39 

52 

13 

75 

47 

61   6 

14 

30 

7 

19 

46 

36 

12 

24 

41 

44 

19 

32 

33 

55 

30 

43 

22 

66 

39 

53, 

13 

75 

47 

61   6 

15 

30 

7 

19 

46 

36 

12 

24 

41 

44 

19 

32 

33 

56 

30 

43 

22 

66 

40 

53 

12 

76 

48 

62   5 

16 

30 

7 

19 

47 

37 

12 

25 

41 

44 

20 

32 

33 

56 

31 

44 

21 

66 

40 

53 

12 

76 

48 

62   5 

17 

30 

7 

19 

47 

37 

12 

25 

40 

45 

20 

33 

33 

57 

31 

44 

21 

66 

40 

53 

12 

77 

49 

63   4 

18 

30 

7 

19 

47 

37 

13 

25 

40 

45 

20 

33 

33 

57 

32 

45 

20 

66 

40 

53 

12 

77 

49 

63   4 

19 

30 

7 

19 

47 

38 

13 

26 

40 

45 

20 

33 

32 

58 

32 

45 

20 

67 

40 

54 

12 

77 

49 

63   4 

20 

30 

7 

19 

47 

38 

13 

26 

39 

45 

21 

33 

32 

58 

32 

45 

20 

67 

41 

54 

11 

78 

50 

64   4 

21 

30 

7 

19 

47 

39 

14 

27 

39 

45 

21 

33 

32 

58 

33 

46 

19 

67 

41 

54 

11 

78 

50 

64   4 

22 

30 

7 

19 

46 

39 

14 

27 

39 

46 

21 

34 

32 

59 

33 

46 

19 

67 

41 

54 

11 

79 

50 

65   3 

23 

30 

7 

19 

46 

39 

14 

27 

38 

46 

21 

34 

31 

59 

34 

47 

18 

68 

41 

55 

11 

79 

51 

65   3 

24 

31 

7 

19 

46 

40 

15 

28 

38 

46 

22 

34 

31 

60 

34 

47 

18 

68 

42 

55 

11 

79 

51 

65   3 

25 

31 

7 

19 

46 

40 

15 

28 

38 

47 

22 

35 

30 

60 

34 

47 

18 

68 

42 

55 

10 

80 

51 

66   2 

26 

31 

7 

19 

46 

40 

15 

28 

37 

47 

23 

35 

30 

60 

35 

48 

17 

68 

42 

55 

10 

80 

51 

66   2 

27 

31 

7 

19 

46 

41 

16 

29 

37 

47 

23 

35 

30 

61 

35 

48 

17 

69 

42 

56 

10 

81 

52 

67   2 

28 

31 

7 

19 

46 

41 

16 

29 

37 

48 

23 

36 

29 

61 

35 

48 

17 

69 

42 

56 

10 

81 

52 

67   2 

29 

32 

8 

20 

45 

Feb  na 

48 

24 

36 

29 

62 

36 

49 

16 

69 

43 

56 

10 

82 

52 

67   2 

30 

32 

8 

20 

45 
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48 

24 

36 

29 

62 

36 

49 

16 

70 

43 

57 

9 

82 

53 

68   2 

31 

32 

8 

20 

45 

s  arjuj  as 

Feb. 

zo 

49 

24 

37 

28 

70 

43 

57 
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JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

- 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

DAY 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE 

DEG 

TEMPERATURE  DEG 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 

MIN 

AVG 

DAY 

MAX 
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AVG  DAY 
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83 

53 

68 

87 

56 

72 

0 

79 

50 

65 

3 

67 

39 

53 

12 

51 

26 

39 

27 

37 

14 

26  39 

2 

83 

53 

68 

86 

56 

71 

0 

78 

49 

64 

3 

67 

39 

53 

12 

50 

25 

38 

28 

37 

14 

26  39 

3 

83 

54 

69 

86 

56 

71 

0 

78 

49 

64 

3 

67 

39 

53 

12 

50 

25 

38 
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U.  S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 

DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE  AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

Based  on  1931  -  1960  Data 

SHERIDAN,  WYOMING 

County  Airport 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
WEATHER  BUREAU 


CLIMATOGRAPHY  OF  THE  UNITED  STATES  NO.  84 


DECENNIAL  CENSUS  OF  UNITED  STATES  CLIMATE- 
DAILY  NORMALS  OF  TEMPERATURE 
AND  HEATING  DEGREE  DAYS 

CLIMATOGRAPHY  OF  THE  UNITED  STATES 
SERIES  NO.  84 

This  series,  Decennial  Census  of  United  States  Climate  -  Daily  Normals 
of  Temperature  and  Heating  Degree  Days,  is  complete.   It  consists  of 
one  volume  with  the  above  title  and  series  number. 

Revised  normals  have  been  issued  as  separates  for  the  following  loca- 
tions : 


Alabama 
Birmingham  AP 
Mobile 

Alaska 
Annette  AP 
Barrow  AP 
Kotzebue  AP 
Shemya  AP 

Arizona 
Flagstaff  AP 
Phoenix  AP 
Tucson  AP 
Winslow  AP 
Yuma  AP 


California 
Bishop  AP 
Blue  Canyon  AP 
Fresno  AP 
Long  Beach  AP 
Los  Angeles  AP 
Sacramento  AP 
Sacramento  CO 
San  Diego  AP 
Santa  Catalina  AP 
Stockton  AP 

Colorado 

Colorado  Springs  AP 

Denver  AP 


Connecticut 
Hartford  Bradley  AP 
Hartford  Brainard  AP 


Florida 
Orlando  AP 
Pensacola  AP 

Idaho 
Boise  AP 


Illinois 
Chicago  CO 
Chicago  O'Hare  AP 
Chicago  Midway  AP 
Mo  line  AP 
Springfield 

Indiana 
Evansville  AP 
Fort  Wayne  AP 

Iowa 

Des  Moines  AP 
Sioux  City  AP 
Waterloo  AP 


(Over) 


May  1,  1965 
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Kansas 
Concordia  AP 

Kentucky 
Covington  AP  - 

Grtr  Cincy,  Ky, 
Louisville  AP 


Louisiana 
Alexandria  AP 
Burrwood  WB 
Baton  Rouge  AP 
Lake  Charles  AP 
New  Orleans  AP  - 

Moisant 
New  Orleans  - 

Audubon  Park 
Shreveport  AP 

Massachusetts 
Nantucket  AP 

Michigan 

Alpena  AP 

Detroit  City  AP 

Detroit  Metropoli- 
tan AP  (Wayne) 

Detroit  AP  - 
Willow  Run 

Flint  AP 

Muskegon  AP 

Sault  Ste.  Marie  AP 

Minnesota 
Duluth  AP 
Minneapolis  AP 
Rochester  AP 

Missouri 
Kansas  City  AP 
St.  Louis  AP 

Montana 
Billings  AP 
Great  Falls  AP 
Havre  AP 
Kalispell  AP 

Nebraska 
Grand  Island  AP 
Omaha  AP  -  North 
Scottsbluff  AP 


Nevada 
Elko  AP 
Las  Vegas  AP 
Reno  AP 

New  Jersey 
Newark  AP 

New  Mexico 
Albuquerque 
Roswell  AP 
Silver  City  AP 

New  York 
Binghamton  CO 
Binghamton  AP 
Buffalo  AP 
New  York  Int.  AP  - 

JFK 
Schenectady 

North  Carolina 
Cape  Hatteras  CO 
Charlotte  AP 

North  Dakota 
Bismarck  AP 
Fargo  AP 
Williston  AP 

Ohio 

Akron-Canton  AP 

Cincinnati  CO 

Cleveland  AP 

Columbus  AP 

Columbus  CO  (New  P.O.) 

Youngstown  AP 

Oklahoma 

Oklahoma  City  AP 
Tulsa  AP 

Oregon 
Astoria  AP 
Medford  AP 
Pendleton  AP 
Salem  AP 
Sexton  Summit  WB 


Pennsylvania 
Harrisburg  AP 
Philadelphia  Coop 
Scranton  (Wilkes-Barre- 
Scranton  AP) 

Rhode  Island 
Block  Island  AP 

South  Carolina 
Charleston  AP 
Greenville-Spartanburg  AP 


South 

Dakota 

Huron 

AP 

Tennessee 

Bristol  AP 
Chattanooga  AP 
Knoxville  AP 

Memphis  AP 
Oak  Ridge  CO 

Texas 

Amarillo  AP 
El  Paso  AP 
Houston  AP 
Port  Arthur  AP 
San  Angelo  AP 
Wichita  Falls  AP 

Utah 

Salt  Lake  City  AP 

Vermont 
Burlington  AP 

Virginia 
Richmond  AP 

Washington 
Seattle-Tacoma  AP 
Spokane  AP 

West  Virginia 
Charleston  AP 
Elkins  AP 
Huntington  AP 

Wisconsin 
Green  Bay  AP 
Madison  AP 

Wyoming 
Cheyenne  AP 

Hawaii 

Kahului  AP  -  Maui 

Paci  fie 
Kwajalein  AP 


Willi" 
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